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内 容 简 介 


本 书 根据 高 职高 专 院 校 土建 类 专业 的 人 才 培 养 目 标 、 教 学 大 网、 安装 工程 计量 与 计价 实 训 的 教学 特点 和 要 求 ， 并 按照 国家 和 山东 省 相关 部 门 颁布 的 有 关 新 规范 、 新 标准 编写 而 成 。 

全 书 共 分 3 个 工作 任务 ， 包 括 建筑 安装 工程 定额 计价 实 训 、 建 筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 实 训 和 建筑 安装 工程 造价 软件 应 用 实 训 。 本 书 结合 高 等 职业 教育 的 特点 ， 立 足 基 本 理论 的 阐述 ， 把 “案例 教学 法 ”的 思想 贯穿 于 全 书 的 编写 过 程 
中 ， 采 用 “真题 实 做 ”的 编写 方式 ， 注 重 实践 能 力 的 培养 ， 体 现 “ 教 、 学 、 做 ”为 一 体 的 实践 性 教学 模式 。 本 书 选择 从 单一 的 分 部 分 项 工程 到 较为 复杂 的 单位 工程 的 施工 图 进行 预算 的 编制 ， 编 写 上 具有 实用 性 、 系 统 性 和 先进 性 的 特点 。 

本 书 既 可 作为 高 职高 专 建 筑 工程 技术 、 工 程 造价 、 工 程 监理 及 相关 专业 的 实践 课程 教学 用 书 ， 也 可 作为 本 科 院 校 、 中 专 、 函 授 及 土建 类 工程 技术 人 员 的 参考 书 - 
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工作 任务 1 建筑 安装 工程 定额 计价 实 训 


1.1 建筑 安装 工程 定额 计价 实 训 任 务 书 .… 
ма 实 训 目 的 和 要 求 
112 实 训 内 容 ， 
113 实 训 时 间 安 排 . 

12 ”建筑 安装 工程 定额 计价 实 训 指 导 书 .… 
121 编制 依据 
122 编制 步骤 和 7 

13 ”安装 工程 定额 计价 实例 .. 
1.3.1 电气 工程 定额 计价 实例 
132 给 排水 、 采 暖 工程 定额 i 

14 ”建筑 安装 工程 定额 计价 实 训 
1.4.1 电气 安装 工程 定额 计价 实 训 ( 
142 可 房 工业 管道 工程 定额 计价 实 训 ( 实 训 选 是 
143 ”给 排水 、 采 暖 工程 定额 计价 实 训 ( 实 训 选 题 三 ) 
LAA ”消防 工程 定额 计价 实 训 ( 实 训 选 题 四 ) 
145 通风 空调 工程 定额 计价 实 训 ( 实 训 选 题 五 
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x 322 编制 步骤 和 方法 
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22 ”建筑 安装 工程 工程 最 清单 计价 实 训 指导 书 . 


本 书 为 北京 大 学 出 版 社 “21 世纪 全 国 高 职高 专 土建 系列 工学 结合 型 规划 教材 ”之 一 。 本 书 根据 高 职高 专 土建 类 专业 的 人 才 
以 GB 50500 一 2013《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 、GB 50856 一 2013《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 、《 山 东 省 安 
《山东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》(2011) 等 为 主要 依据 编写 而 成 。 本 书 内 容 紧 密 结合 安装 工程 计量 与 计价 的 实践 性 
与 计价 课程 的 实 训 计划 并 编写 内 容 ， 理 论 联系 实际 ， 突 出 案例 法 教学 ， 采 用 “真题 实 做 、 任 务 驱 动 ”模式 ， 以 提 实 
目前 ， 传 统 的 定额 计价 办 法 和 工程 量 清单 计价 办 法 共存 于 招标 、 投 标 活动 中 ， 为 此 本 书 在 内 容 的 编排 上 
实 训 的 编制 依据 、 编 制 步骤 和 方法 ， 每 个 工作 任务 均 附 有 独立 、 成 套 的 安装 工程 施工 图 设计 文件 和 相应 的 
本 书 突 破 了 已 有 相关 教材 的 知识 框架 ， 注 重 理论 与 实践 相 结合 ， 采 用 全 新 体例 编写 ， 内 容 丰 富 ， 
任务 布置 下 去 , 随 着 教学 进度 的 推进 , 学生 课 后 逐步 完成 实 训 任务 : 也 可 以 在 期 末 安 排 一 至 两 周 和 
《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 并 结合 山东 省 安装 工程 计价 依据 编制 ， 其 他 省 份 的 读者 可 找 Š 


并 结合 本 省 的 安装 工程 计价 依据 进行 实 训 。 
有 和- 程 职业 技术 学 院 汉 钢 ， 入 工程 管理 有 限 公司 种 传 军 ， 广 联 达 软件 股份 有 限 公司 朱 滥 锐 ， 山 东 职 业 






教学 计划 ， 以 及 建筑 安装 工程 计量 与 计价 实 训 的 教学 特点 和 要 求 ， 
茜 定额 》(2006)、《 山 东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》(2011、 


务 。 各 个 工作 任务 的 内 容 主要 包括 实 训 目 的 和 要 求 、 实 训 内 容 、 实 训 时 间 安 排 、 

内 容 推荐 按 30 一 60 学 时 安排 教学 ， 教 师 可 根据 不 同 的 使 用 专业 灵活 安排 学 时 。 

中 附 有 多 个 安装 专业 工程 的 实 训 选 题 供 读者 选用 ， 教 师 可 在 每 个 专业 工程 教学 开始 时 ， 把 
Kile 本 书 中 的 案例 是 按 GB 50500 一 2013《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 СВ 50856 一 2013 
013《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》、GB 50856 一 2013《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 的 规定 ， 
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进行 的 一 次 综合 性 实践 学 习 活动 ， 是 进行 职业 能 力 训练 和 职业 素质 培养 的 重要 教 
工程 施工 图 预算 书 ， 通 过 实际 的 运用 和 操作 ， 加 深 对 所 学 知识 的 理解 ， 更 好 地 

















O 教学 要 求 
能 力 目标 == 知识 要 ， 相关 知识 权重 
掌握 基本 识 图 能 力 确 识 读 安装 工程 各 专业 的 施 . 施工 图 的 基础 知识 、 常用 材料 和 设备 、 识 图 方法 0.2 
掌握 分 部 分 项 工程 项 目的 划 根据 定额 计算 规则 和 图 纸 内 容 正 确 则 分 各 分 部 分 项 工程 | 定额 子 目 组 成 、 工 程 量 计算 规则 、 工 程 具体 内 容 0.1 
Е 以 建筑 安装 工程 工程 量 的 计算 规则 、 定 额 计量 单位 为 基 
掌握 工程 量 的 计算 方法 础 ， 正 确 计算 各 项 工程 量 工程 量 计算 规则 0.4 
掌握 定额 子 目 的 正确 套用 按照 设计 的 做 法 ， 套 用 最 恰当 的 定额 子 目 定额 项 目 选择 、 定 额 基价 换算 0.2 





掌握 预算 表 、 费 用 计算 程序 表 的 编制 





确定 各 项 费 率 系数 ， 正 确 计 取 建 筑 安装 工程 费用 ， 计 算 
工程 总 造价 





费用 项 目 及 费 率 系 数 、 计 费 程序 表 
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11 建筑 安装 工程 定额 计价 实 训 任务 书 


111 实 训 目的 和 要 求 

1， 实 训 目的 

实 训 是 工程 造价 专业 学 生 在 完成 了 教学 计划 规定 的 专业 基础 课程 和 专业 课程 后 进行 的 一 次 综合 性 实践 学 习 活动 ， 是 进行 职 和 职业 素质 培养 的 重要 实践 性 教学 环节 。 实 训 使 学 生 将 所 学 知识 加 
以 综合 ， 通 过 实际 的 系统 运用 和 操作 ， 加 深 对 所 学 知识 的 理解 ， 培 养 并 锻炼 学 生理 论 联 系 实际 和 独立 思考 的 工作 作风 ， 提 问 决 问题 的 工作 能 力 。 根 据 本 专业 实际 工作 的 需要 ， 学 生 通 过 本 阶段 
的 课程 实 训 ， 应 会 编制 较 复杂 的 建筑 安装 单位 工程 施工 图 预算 。 

(1) 加 深 对 预算 定额 的 理解 和 运用 ， 掌 握 现行 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 ) 和 ON 





(2) 通过 课程 实 训 ， 学 生 能 够 按照 施工 图 预算 的 要 求 进行 项 目 划 分 及 列 项 ， 并 能 熟练 地 进行 工程 量 计算 es 
(3) 掌握 建筑 安装 预算 费用 的 组 成 ， 通 过 课程 实 训 理解 建筑 安装 工程 费用 的 计算 程序 。 

(4) 通过 课程 实 训 ， Wu sss 表格 填写 规定 等 。 

2， 实 训 具 体 要 求 







本 课程 实 训 ， 要 求 每 人 利用 相关 基本 资料 ， 如 图 纸 、 定 额 、 标 准 图 集 及 相关 文件 等 ，i So 
(1) 完成 该 建筑 安装 工程 各 专业 工程 的 工程 量 计算 ， 并 编制 工程 量 汇总 表 。 安 装 开 TRA: 电气 工程 、 给 排水 、 采 暖 燃 气 工程 、 消 防 工程 、 通 风 空调 工程 、 工业 管道 工程 等 。 
(2) 课程 实 训 期 间 ， 必 须发 扬 实事 求 是 的 工作 作风 ， 独 立 思考 并 完 каше н 实 训 成 果 要 资料 齐全 ， 言 表述 清晰 、 简 练 ， 数 据 计算 正确 、 有 依据 。 

(3) 综合 实 训 要 求 在 指定 时 间 、 指 定 教室 内 在 教师 指导 下 完成 实 训 任务 ， ， 但 不 准 抄袭 。 


112 RIAS 
1， 实 训 需 要 的 图 纸 


(1) 某 工程 建筑 电气 工程 施工 图 、 工 业 管 道 工 程 施工 图 、 图 、 消 防 工程 施工 Ка 套 ( 见 本 书 1.4 节 图 1.15 一 图 1.62) 。 
(2) 设计 说 明 、 施 工 做 法 说 明 等 详 见 工程 施工 图 。 [| k 2 
(3) 其 他 未 尽 事项 ， 可 根据 规范 、 规 程 、 пал 选用 ， 并 在 编制 说 明 中 注 明 。 

2， 实 训 的 具体 要 求 

根据 现行 的 预算 定额 、 费 用 定额 和 指定 的 施工 图 实 训 文件 等 资料 ， 完 成 以 下 内 容 。 

(1) 识 读 施工 图 纸 ， 列 项 目 计算 工程 量 。 

(2) 套用 预算 定额 确定 直接 工程 费 ， 编 制 工程 预算 书 。 

(3) 进行 主要 材料 分 析 。 

(4) 编制 取 费 程序 表 ， 计 算 工程 造价 。 

(5) 编制 说 明 。 

(6) 填写 封面 ， 整 理 装订 成 册 。 


113 НВ 
实 训 时 间 安 排 见 表 1-1. 
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表 1-1 实 训 时 间 安排 表 











序号 内 容 时 间 /天 序号 内 容 时 间 / 天 
1 实 训 准备 工作 及 识 读 图 纸 、 图 纸 答疑 、 进 行 项 目 划分 1 4 计算 工程 造价 、 复 核 、 编 制 说 明 、 填 写 封面 、 整 理 装 订 成 册 0.5 
2 工程 最 计算 2.5 合计 9 
3 编制 工程 计价 表 5 

















1.2 —— 


121 编制 依据 


(D 课程 实 训 应 严格 执行 国家 和 山东 省 最 新 行业 的 标准 、 规 范 、 规 程 、 de 
(2) 本 课程 实 训 依据 2006 版 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 )、2011 年 《山东 省 安装 e- 
(3) 用 于 实 训 的 施工 图 文件 ， 材 料 价格 按 实 训 时 的 市 场 信息 价格 。 


122 ”编制 步骤 和 方法 
1， 热 悉 施 工 图 设计 文件 


用 项 目 组 成 及 计算 规则 》( 和 鲁 建 标 字 [2011]19 号 文件 )。 








为 了 准确 、 快 速 地 编制 施工 图 预算 ， 必 须 先 全 面 熟 悉 施工 图 纸 ， 了 解 设 计 К; КЖ ТЕЛКЕ, tB JE Tr AC И ҮН frt g. ҮЙ LES. БИЕРАД ИРУ, ТАУ АРЕ. Ж 
设计 中 的 错误 、 遗 漏 可 提交 设计 单位 改正 、 补 充 。 对 于 不 清楚 之 处 ， 可 通过 技 悉 图 纸 一 般 可 按 如 下 顺 上 

1) 阅读 设计 说 明 书 => 

设计 说 明 书 中 阐明 了 设计 意图 、 施 工 要 求 、 管 道 保温 材料 、 方 法 ， 管 колин. ХА. 








D 部 悉 图 例 符号 

安装 工程 的 工程 施工 图 中 管道 、 管 件 、 附 件 、 灯 具 、 设 备 和 闫 其 等 ， 

3 AELEWE к 

电气 工程 、 给 排水 、 供 暖 、 燃 气 工程 和 通风 空调 ар Rue T ийан ОС 解 工 艺 流程 或 系统 组 成)， 有 助 于 快速 、 正 确 识 读 图 纸 。 如 识 读 建筑 给 水 系统 图 时 ， 可 按 引 入 管 ~ 
Ñ J 





是 按 规定 的 图 例 表示 的 。 所 内 工 图 纸 时 ， 了 解 图 例 所 代表 的 内 容 是 十 分 必要 的 。 





水 表 节点 一 水 平 干 管 一 立 管 一 支管 一 用 水 器 具 的 顺序 

4) ЖИТ 

在 热 悉 施 工 图 纸 时 ， 应 将 施工 平面 图 、 系 统 图 和 施工 详 图 结合 起 来 看 。 从 而 弄 清楚 管道 与 管道 、 管 道 与 管件 、 管 道 与 设备 (或 器 具 ) 间 的 关系 。 有 的 内 容 在 平面 图 或 系统 图 上 看 不 出 来 时 ， 可 在 施工 详 图 
中 弄 清楚 。 如 卫生 间 管道 及 卫生 器 具 安装 尺寸 ， 通 常 不 标注 在 平面 图 和 系统 图 上 ， 可 在 施工 详 图 中 找 出 相应 的 尺寸 。 

5) 熟 悉 合 同 或 协议 

熟悉 和 了 解 建设 单位 和 施工 单位 签订 的 工程 合同 或 协议 内 容 和 有 关 规 定 是 很 必要 的 。 因 为 有 些 内 容 在 施工 图 和 设计 说 明 书 中 是 反映 不 出 来 的 ， 如 工程 材料 供应 方式 、 包 干 方式 、 结 算 方式 、 工 期 及 相应 
奖 罚 措施 等 内 容 ， 都 是 在 合同 或 协议 中 写 明 的 。 

6) 熟悉 施工 组 织 设计 

施工 单位 根据 安装 工程 的 工程 特点 、 施 工 现场 情况 和 自身 施工 条 件 和 能 力 (技术 、 装 备 等 )， 编 制 的 施工 组 织 设计 ， 对 施工 起 着 组 织 、 指 导 作用 。 编 制 施 工 图 预算 时 ， 应 考虑 施工 组 织 设计 对 工程 费用 的 
影响 因素 。 

2 计算 工程 量 

工程 量 是 编制 施工 图 预算 的 重要 数据 ， 工 程 量 计算 的 准确 与 否 ， 直 接 影响 施工 图 预算 的 编制 质量 、 工 程 造价 的 高 低 、 施 工 企业 的 生产 经 营 计划 的 编制 等 。 工 程 量 计算 要 严格 按照 预算 定额 规定 和 工程 量 
计算 规则 进行 。 工 程 量 计算 时 ， 通 常 采 用 表格 形式 计算 ， 见 表 1-2. 


з ААА 





安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 


表 1-2 工程 量 计算 表 ( 样 表 ) 


工程 名 称 ; 年 “月 日 共 页 第 页 
序号 分 部 分 项 工程 名 称 单位 数量 计算 式 备注 




































为 了 做 到 计算 准确 ， 便 于 审核 ， 

(1) 根据 实 训 图 纸 、 施 工 说 明 书 和 预算 定额 的 规 
(2) 计量 单位 和 计算 精度 要 符合 预算 定额 的 规定 。 
Ф 计量 单位 定额 计量 单位 一 致 。 

© 计量 精 中 间 数 据 保留 3 ЗА, it 
(3) 工程 量 计 这 如 下 。 管 道 工程 以 管道 系统 为 

回路 分 别 计算 量 。 
工程 量 计算 预算 定额 的 规定 和 要 求 ， 一 般 可 按 分 部 分 项 工程 的 顺 片 


需要 调整 换算 的 项 目 要 注 明 ， 以 便 作 补充 换算 计算 表 。 















告 果 保留 2 位 小 数 
位 ， 一 般 由 入 (出 ) 品 起 ， 先 主干 管 ， 后 支管 , 沼 活 入 ,\\ 启 排出 ， 先 设备 ， 后 附件 。 电 气 工程 一 般 沿 电流 方向 ， 先 电源 引入 、 干 线 ， 后 支线 的 顺序 ， 按 








k: ERU, WR 1-3. 
程 量 汇总 表 ( 样 表 ) = 
工程 名 称 ， 年 月 日 共 页 第 页 














序号 分 部 分 项 工程 名 称 数量 ` 计算 式 备注 



































3， 编 制 单位 工程 预算 表 


(1) 工程 量 计算 完毕 并 核对 无 误 后 ， 用 所 得 到 的 工程 量 ， 套 用 《山东 
单价 时 ， 所 列 分 项 工程 的 名 称 、 规 格 、 计 量 间 须 与 预算 定额 所 列 内 邓 





算 )， 将 结果 填 入 
ES、 节 ) 顺 序 排列 。 可 


立 工程 预算 表 ， 计 算 直接 工程 费 并 汇总 。 套 用 定额 预算 
PEK 1-4. 






安装 工程 价目 表 》 中 相应 的 定额 基价 (必要 时 进行 调 
全 一 致 ， 且 所 列 项 目 一 般 按 预算 定额 的 分 部 分 项 (也 


表 1-4 安装 工程 预 ( 结 ) 算 书 ( 样 表 ) 












工程 名 称 : 年 月 日 共 页 第 页 
定额 单价 /元 合 价 /元 
分 项 工程 名 称 单 数量 
编号 主 材 基价 其 中 工资 其 中 机 械 主 材 合计 其 中 工资 其 中 机 械 












































@a)@ as @- 
套用 预算 定额 单价 时 需 注意 如 下 几 ， 
O 项 目的 名 称 、 规格、 计量 单位 





О 需要 换算 的 项 目 套用 换算 后 的 价格 ， 在 套用 预算 单价 前 要 热 耿 预 算 定 : 
补充 定额 的 编制 要 合理 ， 并 


用 ， 又 不 能 换算 的 则 需 编制 补充 定额 








(2) à 
名 称 、 规 格 、 单 位 及 数量 。 


工程 名 称 ; 
序号 











工作 任务 1 


与 消耗 量 定额 或 价目 表 中 所 列 内 容 一 致 ， 否 则 重 套 、 错 套 、 汤 套 预 算 基价 都 会 引起 偏差 ， 导 致 施工 图 预算 造价 偏 高 或 偏 低 。 
说 明 及 各 章节 (或 分 部 、 分 项 ) 说 明 ， 定 额 包括 的 工程 内 容 ， 可 以 调整 换算 的 子 目 等 ， 在 定额 册 、 章 说 明 中 都 有 解释 ， 对 于 既 不 能 套 








顺序 相同 ， 


建筑 安装 工程 定额 计价 实 





备注 


训 











(3) 直接 工程 费 计算 。 计 算出 各 分 项 工程 直接 工程 费 后 ， 再 将 其 汇总 成 分 


4， 编 制 取 费 程序 表 
按照 建筑 安装 工程 的 取 费 计算 程序 计算 各 项 费用 ， 





直接 工程 费 ， 再 由 分 部 И" 


依据 《山东 省 建设 工程 费用 项 







-总 成 单位 工程 直接 工程 费 。 


兢 i 计 算 规 则 》 规 定 ， 建 设 工程 费 用 计算 程序 (定额 计价 ) 见 表 1-6. 


мын Ж. 
с” 表 1-6 建 i 亲 计 算 程序 (定额 计价 ) 


















序号 费用 项 目 J 计算 方法 
直接 费 OHO) 
(一 ) 直接 工程 费 X> { 工 程 量 x D [( 定 额 工 日 消耗 数量 x 人工 单 价 ) 十 (定额 材料 消耗 数量 xX 材料 单价 ) 十 (定额 机 械 台 班 消耗 数量 x 机 械 台 班 单价 )]} 
计 费 基础 1 按说 明 中 “1. 计 费 基础 及 其 计算 方法 ”计算 
(二 ) 措施 费 11+2.2+3.3+14 





规定 计 取 的 措施 费 


按 定额 规定 计算 





布 费 率 计 取 的 措施 费 








织 设计 (方案 ) 计 取 的 措施 费 








14 总 承包 服务 费 


专业 分 包工 程 费 (不 包括 设备 费 ) X 费 率 























计 费 基础 JF2 按说 明 中 “1. 计 费 基础 及 其 计算 方法 ”计算 
(JF1+JF2) х 
= ОРЛЕ) х #8 
A1+42+43+44+45 
四 41 安全 文明 施工 费 (一 十 二 十 三 )X 费 率 











42 工程 排污 费 





按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 











++» о ө ө ө ө ө ө ө ө ө о о Пия 




















续 表 
序号 费用 项 目 名 称 计算 方法 
4.3 社会 保障 费 (一 十 二 十 三 )X 费 率 
四 44 住房 公积金 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
4.5 危险 作业 意外 伤害 保险 按 工程 所 在 地 设 区 市 相关 规定 计算 
五 税金 (一 十 二 十 三 十 四 )X 税率 
六 费用 合计 十 四 十 五 














说 明 : 1. 对 于 安装 工程 ， 计 费 基础 了 P1 和 JF2 均 为 人 工 费 ，JF1 的 计算 方法 为 > [工程 量 X 定 
2. 有关 措 施 费 的 说 明 如 下 。 

(1) 参照 定额 规定 计 取 的 措施 费 是 指 消耗 量 定额 中 列 有 相应 子 目 或 规定 有 计算 方法 的 措施 项 目 费用 。 例 如: Е. 
(2) 参照 省 发 布 费 率 计 取 的 措施 费 是 指 按 省 建设 行政 主管 部 门 根据 建筑 市 场 状况 和 多 数 企 业经 营 管理 情况 、 技 术 










费 ] 格 摧 式 金属 抱 杆 、 球 镀 焊 接 防护 棚 等 。 
的 措施 项 目 费 用 。 包 括 夜间 施工 及 冬 雨 季 施 工 增加 费 、 





护 费 等 。 

(3) 按 施 工 组 织 设计 (方案 ) 计 取 的 措施 费 是 指 按 施 工 组 织 设计 (技术 方案 ) 计 算 的 措施 项 目 费用 。 例 如 ， 大 型 机 械 进出 场 [排水 、 降 水 费用 : 设备、 管道 施工 
施 性 项 目 费 用 等 。 

(4) 措施 费 中 的 总 承包 服务 费 不 计 入 计 费 基础 JP2， 并 且 不 计 取 企业 管理 费 和 利润 。 > xX 

3.“ 费 率 ”以 国家 、 省 (自治 区 、 直 辖 市 ) 发 布 的 最 新 通知 为 准 。 K 


5. 填写 编制 说 明 





编制 说 明 是 编制 者 向 审核 者 交代 预算 书 编制 情况 的 ， 通 常 包含 以 下 几 方面 内 容 。 x 
(D 工程 名 称 及 概况 。 `> 
(2) 编制 依据 : 施工 图 纸 、 预 算 定额 、 价 目 表 、 费 用 定额 、 施 工 组 织 措 шшш. 


(3) 特殊 项 目的 补充 单价 或 补充 定额 的 编制 依据 。 $ 


(4) 遗留 项 目 或 暂 估 项 目 ， 并 说 明 
3 





(5) 存在 的 问题 及 以 后 处 理 的 办 法 。 
(6) 其 他 应 说 明 的 问题 。 

6， 编 制 预算 书 封面 

常见 的 预算 书 如 下 所 示 。 


建筑 安装 工程 预算 书 





元 元 /平方 米 
(公章 ) (公章 ) 
审批 部 门 : 编制 人 
(公章 ) (公章 ) 
年 月 日 年 月 日 


ЖУУ в 


消耗 数量 x 省 价 人 工 单价 ]，JF2 НАШЕ 单价 计算 的 人 工 费 和 按照 省 发 布 费 率 及 其 规定 计算 的 措施 费 中 人 工 费 之 和 。 


-次 搬运 费 以 及 已 完工 程 及 设备 保 


会、 防冻 和 焊接 保护 措施 ， 以 及 按 拟 建 工程 实际 需要 采取 的 其 他 措 





7 施工 图 预算 书 装订 顺序 及 注意 事项 
施工 图 预算 书 从 上 到 下 的 装订 顺序 如 图 1.1 所 示 。 

















> 编制 说 明 > 取 费 程序 表 


工程 基 计 算 表 
















#11 施工 图 预算 书 装订 顺序 





1， 电 气 工程 设计 说 明 


131 “电气 工程 定额 计价 实例 р 
本 例 为 某 住宅 小 区 D 型 别 坚 的 电气 照明 与 供电 工程 的 定额 计价 过 程 ， н: Гян. 










O 本 工程 为 两 层 框架 结构 ， 建 筑 面 积 为 220m*， 一 层 层 高 为 3.00m， 二 层 光孝 钢 龙 骨 吊 项 ， 楼 板 和 坡 混凝土 。 

© 本 工程 设计 依据 : 甲 方 提供 的 设计 任务 书 和 现行 国家 标准 和 设计 规 沉 现行 国家 标准 和 设计 规范 主要 车 钞 下 ZBBZH/GJ 18《 民 用 建筑 设计 规范 ); JGJ 16 一 2008《 民 用 建筑 电气 设计 规范 ( 附 
条 文 说 明 [ 另 册 ])》”GB 50096 一 2011《 住 宅 设计 : GB 50352 一 2045《 民 用 建党 设 计 通则 》;， 02D 501 一 2《 结 安装 》。 

© 本 建筑 物 供电 电压 为 380/220V， 供 电 方式 为 三 相 五 线 制 供电 ; ЖЕН СВЕН 和 护 套 电力 电缆 YJV22 一 0.6/1 一 5X 16 穿 直 径 40mm 镀 锌 钢管 埋 地 ， 由 室外 2m 处 手 孔 井 
引 来 。 

电源 进入 配 电 箱 后 ， 相 线 接 电 涌 保 护 器 SPD， 保 护 零 线 地 电阻 不 大 于 4Q。 x 


@ 室内 支线 采用 BV RAZARA КВЄ И снети К < 
© 配 电 箱 型 号 为 XRM-13， 由 厂家 定制， N. x JF =350mmX 400mm> 125mn( SB Ri hk bgt: ЯТ 1.7m 安装 ， 开 关 距 地 面 1.3m 瞳 装 ， 卫 生 间 、 厨 房 插 座 距 地 面 1.5m 安装 ЖЕТ, BE 
插座 距 地 面 0.3m ЕЖЕ, 2814738 F RU 028 ЗА АВ ii 0.3m 安装 

壁灯 安装 高 度 为 25m， 镜 前 灯 安 装 高 度 为 18m。 

© 换 气 肩 吸 顶 安装 。 

© 垂直 接地 体 采用 3 根 长 2.5m 的 L50mmX 50mmX Smm 的 锐 镜 角 岗 ， 接 地 母线 采用 -400mmX4mm 的 煞 镜 扁 钢 ， 重 直接 地 体 经 接地 母线 连接 后 引 至 总 等 电位 箱 和 配 电 箱 。 局 部 等 电位 端子 箱 与 卫生 
间 现 淡 楼 板 钢筋 网 焊接 ， 卫 生 间 现 淡 楼 板 内 钢筋 采 用 西根 ВИАН 

未 尽 事宜 均 执 行 GB 50303 一 2002《 建 筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 》 的 要 求 。 

2， 电 气 工 程 施工 图 识 读 

本 工程 电源 从 室外 2m 处 手 孔 井 引入 ， 电 源 线 采用 截面 积 为 16 mm 的 5 芯 交 联 么 忆 业 绝缘 聚 氧 忆 婚 护 套 电力 电缆 (YJV)。 电 源 引 入 配 电 箱 后 ， 相 线 接 电源 保护 器 ， 保 护 零 线 重复 接地 ， 再 经 总 空气 开关 
后 分 为 13 条 支 路 。 其 中 ，WLI 为 一 层 多 功能 空间 、 过 道 、 室 外 壁灯 照明 电源 ，WL2 为 一 层 起 居室 、 休 息 空间 、 储 芒 室 照明 电源 ，WL3 为 二 层 过 道 、 卫 生 间 、 吹 拔 花灯 的 照明 电源 ，WL4 为 二 层 卧室 照明 
电源 ，WL5 为 一 层 休息 空间 起 居室 插座 电源 ，WL8 为 一 层 多 动能 空间 插座 电源 ，W1L7 为 一 层 届 房 设备 插座 电源 ，WLS 为 一 层 多 动能 空间 空调 电源 ，WL9 为 一 层 插座 起 居室 空调 插座 电源 ，WLI0 为 二 层 围 
жий, Мы 二 层 卫生 间 电 源 ，WL12 为 二 层 1 号 卧室 空调 电源 ，WLI13 为 二 层 3 号 卧室 空调 插座 电源 。WL12 支线 采用 截面 积 为 4mm 的 铜 芯 导线 穿 直径 为 25mm HAERE KBO 
其 余 支 线 均 为 .5mm 铀 蕊 导线 穿 直径 为 20mm 的 扣压 式 薄 壁 电线 钢 导管 圈 数 。 详 细 情 况 如 图 12-- 图 L5 所 示 ， 所 用 设备 材料 见 表 1-7. 
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图 1.2 DD 型 别墅 供电 系统 图 
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图 1.5 D 型 别墅 二 层 电 力 平面 图 
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图 1.6 D 型 别墅 二 层 照明 平面 图 
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序号 图 例 名 称 规格 单位 | 数量 备注 序号 图 例 名 称 规格 单位 数量 备注 
1 = 配 电 箱 350mm х 400mm x 125mm 台 1 |XRM—13 17 ж 安全 型 三 极 暗 装 插座 | БУМ 10A/250V 4 卫生 间 
2 шмев | 总 等 电位 端子 箱 300mmx200mmx120mm 台 1 18 * 安全 型 三 极 暗 装 插座 | BIR 104/250 个 1 | 热水器 用 
3 00) 防水 壁灯 TCL 室外 壁灯 à 19 * 安全 型 三 极 旱 装 插座 |N 10A/250V 个 з “| 厨房 用 
4 @ 吊 杆 灯 TCL 餐厅 灯 ， 吊 杆 灯 800mm 长 | & 20 e ШЗ 10A/250V 个 2 
5 е 花灯 1 TCL9 头 花灯 % e ЕЗ 10А/250У + 8 
6 - 壁灯 TCL 室内 壁灯 a ЕД 10А/250У £ 6 
7 8 [mm asi GR sl ы уе RESIA 10A/250V £ 2 
8 О йт TCL 简 灯 2.5 +J à SO | 暗 芍 双 控 开关 10A/250V + 4 
9 ° LUT 2 TCL 吸 顶灯 ， 直 从 300mm a Hui 台 4 
10 © 防水 防 侍 灯 TCL 吸 项 灯 ， 直 径 300mm a 图 LEB | 局 部 等 电位 端子 箱 135mmx75mm> 60mm 台 
п e 镜 前 灯 TCL 镜 前 灯 ( 直 管 ， 长 61em) à 电力 电缆 YIV22-06/1-5x16 m 
12 g 花灯 2 TCL15 头 花灯 à 聚 氨 乙 燃 绝 缘 线 BV-2.5/4 m 
13 = uw | 10A/250V 5 ~ жинин -40x4 m 
Ж 带 保护 接点 暗 装 插座 | 带 熔断 器 16A/250V > 水 煤气 管 RC40/32 m 
F о S SH дру 5% x ашкын | квс1в2025 m 
* 安全 型 三 极 暗 装 插座 带 开关 指示 灯 10A/250V 洗衣 机 用 
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施工 图 预算 文件 的 编制 < x 
D 工程 项 目 划分 | X< 

根据 供电 系统 图 、 平 面 布置 图 和 2006 年 кау 消耗 量 定额 )， 本 工程 可 划分 为 如 下 工程 项 目 内 容 。 

(1) 电缆 工程 。 电 源 进 线 采用 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 氧 乙 希 护 套 电 力 电 缆 YJV 0.6/1-5X 16 穿 直径 40mm 水 煤气 钢管 从 室外 2m 处 手 孔 井 埋 地 数 设 到 室内 配 电 箱 ， 工 程 内 容 包括 : 电缆 沟 控 填 、 电 缆 保 护 管 数 
设 、 电 缆 数 设 、 电 缆 头 制作 和 电线 中 间 头 制作 。 

@) 控制 设备 及 低压 电器 安装 。 控 制 设备 及 低压 电器 安装 项 目 主要 包括 : 配 电 箱 安装 、 配 电 箱 外 部 端子 接线 、 等 电位 端子 箱 安装 、 插 座 安装 、 开 关 安装 和 风 肩 安装 。 

(З) 照明 器 具 安装 。 根 据 本 工程 选用 的 灯具 以 及 定额 配套 的 示意 图 号 ， 灯 具 安装 工程 内 容 包括 。 普通 吸 项 灯 、 其 他 普通 灯具 、 装 饰 灯具 和 日 光 灯 。 

(4) 配 管 、 配 线 工程 。 室 内 导线 均 穿 扣压 式 薄 壁 电线 钢 导管 (KBG) 暗 数 于 墙 、 混 凝 土 、 吊 项 内 ， 工 程 内 容 包括 。 КВС 管 于 增 、 混 凝 土 结构 、 吊 项 内 数 设 ; 管内 穿线 和 接线 盒 安装。 

(Б) 防 雷 与 接地 装置 安装 工程 。 本 工程 无 防 雷 工 程 ， 接 地 工程 主要 为 零 线 重复 接地 装置 安装 和 卫生 间 等 电位 装置 安装 工程 ， 具 体 工程 内 容 包括 : 接地 极 安装 、 水 平 接地 体 安装 、 接 地 母线 安装 、 卫 生 间 
等 电位 盒 安装 、 卫 生 间 均 压 环 安装 和 接地 装置 测试 。 

2) 计算 工程 量 

编制 工程 量 计算 表 。 建 筑 电气 安装 工程 工程 量 计算 要 依据 设计 说 明 、 施 工 图 、 规 范 和 施工 标准 图 进行 。 工 程 量 计算 中 要 仔细 阅读 设计 说 明 、 施 工 图 ， 领 会 设计 者 的 意图 ， 对 于 有 些 工程 项 目的 工程 量 计 
算 还 要 参阅 相应 的 标准 图 。 本 工程 工程 量 计算 见 表 1-8. 
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表 1-8 工程 量 计算 表 (一 ) 




















































































































































































































序号 项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 备注 
1 | 电缆 沟 挖 填 1(0.6+0.4)Х (2+2.553) x0.9]/2 m | 2049 | 室外 沟 长 2m， 室 内 沟 长 2.553m， 单 管 数 设 ， 沟 的 上 宽 0.6m， 沟 底 宽 0.4m， 沟 深 09m， 
2 | 电线 保护 管 数 设 2 十 2.553 十 2.6 m 7.153 | 室外 沟 长 2m， 室 内 2.553ш. #8 | 2.6m(0.9 沟 深 十 1.7 箱 体 距 地 ) 
电缆 图 示 长 度 7.153m， 附 加 长 度 :室内 电缆 头 1.5m， 进 配 电 箱 2m， 进 建筑 物 2m， 出 沟 1.5m， 进 沟 1.5т, FILA 
з | аах (7.153+1.5+2+2+1.541.5+2) 1.025 m | 180и | ег MAE 25% * Шы i FNA 
4 干 包 式 电缆 头 制 作 1 1.000 | 室内 
5 | 浇注 式 电缆 中 间接 头 1 > 1.000 | 室外 手 孔 井 内 与 外 部 电源 
6 | 接地 极 制作 安装 3 根 3.000 | 图 中 为 3 根 垂直 接地 
1 ГО: (10+2) х 1.039 т 12.468 | РЕНА ОКУ фз ЕН НИНЫ ИЕ 10m 和 从 室外 进入 室内 部 分 2m。 按 照 规则 ， 增 加 3.9% 
8 | 户 内 接地 母线 安装 (2.553+2.6) 1.039 m | 8553 ЕЙ бт. 按照 规则 ， 增 加 3.9% 
9 | 接地 装置 调试 1 组 1000 
10 | 卫生 间 等 电位 盒 安装 1 i 1.000 r 
11 | 卫生间 等 电位 均 压 环 4 十 2.4 m 6.400 ， 宽 2.4m， 采 用 直径 8mm 钢筋 纵横 焊接 
12 | 配 电 箱 安装 1 в 1 350X 400Х 125 
п кан 5 * 5s, 电 箱 堆 线 共 5 个 端子 ， 截 面积 16 平方 毫米 
D Ева Г [уз ЕЖЕ 35 ИЖЕ 
14 | 等 电位 箱 1 十 等 电位 端子 伪 ， 设 于 一 层 储藏 室 
15 | 换气扇 4 台 卫生 间 换 气 恒 ， 规 格 350X350 
16 | 卫生 间 PE 线 穿 管 2 十 13 ў йн ИЧЕ НД НАУ tri) of, ЖН КВС 16 
17 | ЕАС PE 线 2+1.3 3.300 0, ЖИ) BV2.5 导线 
WLI 支线 墙 、 楼 板 内 孔 管 | 合计 2815 管 
в | 计算 13—0.35+6.5+3.46 m 1091 引入 到 楼 项 ， 再 从 楼 项 引入 到 多 功能 空间 的 花灯 。 式 中 0.35 长 是 配 电 箱 高 度 
ма 187+17 m 357 管内 3 根 线 ) 
2.05 十 405 十 397 十 3.6 m | 1367 ) 
19 [(0.35 十 0.4) 十 10.91 十 13.67] х2+3.57Ж3` m 6137 | (&33Y0.49) 为 配 电 箱 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV 2.5 导线 
(0.35+0.40)+3.02+3.7+3+2.7 3.94 丰 3.99 十 2.17 十 wasa маз 
ы Me 696847297) х3+315х5 | " ЕН, ЖИЛЕТ 25 
WL? 支线 配 管 合 计 m } 12 支线 采用 直径 16 的 KBG 管 
13—0.35 +2.07 m 30; 配 电 箱 上 边线 开 | 引入 到 屋顶 ， 再 引入 到 过 道中 间 的 吸 项 灯 ， 式 中 0.35 长 是 配 电 箱 高 度 
3.26 m 326 | 过 道中 间 吸 顶灯 到 过 道 右 侧 吸 项 灯 配 管 ， 此 段 管 穿 3 根 导线 
064+05+086+17 m | 370 | 室外 壁灯 电源 及 控制 
3.96 十 1.22 十 1.7 m 688 | 中 间 吸 顶灯 到 左 侧 吸 项 灯 以 及 开关 配 管 ， 开 关上 部 设 1 for. Тї ЗНА 
2+05+05 m 3 [| 过 道 右 侧 吸 顶灯 到 室外 能 灯 电 源 
2.72 m 272 | 过 道中 间 吸 项 灯 到 休息 空间 壁灯 位 置顶 部 配 管 ， 此 处 设置 1 个 分 线 僵 
1+1.7 m 27 休息 空间 壁灯 开关 控制 导线 配 管 
21 | WL2 支线 配 管 0.5 十 2.94 十 0.5 m 394 | 休息 空间 壁灯 电源 配 管 
详细 计算 过 程 399 m 399 | 过 道中 间 吸 顶灯 到 起 居室 部 吊 管 灯 电 源 配 管 
217 т 217 | 起 居室 吊 管 灯 到 厨房 防水 防 侍 灯 配 管 
1.83 十 3.83 m 566 | 起 居室 上 部 厨房 简 灯 配 管 
3.17 m 317 吊 管 灯 到 起 居室 花灯 配 管 
145+17 m 315 灯 开 关 电 源 配 管 ， 此 管内 穿 5 根 导线 
13—0.35+0.76+2.35+0.47 m | 453 | 储藏 宝 和 1 层 卫生 间 灯 及 换气扇 电源 
092+17 ш | 262 | 储藏 室 灯 开关 
1.27 十 1.7 m 297 | 卫生 间 灯 及 换气扇 开关 ， 此 开关 为 双 极 ， 故 穿 3 根 线 
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序号 项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 备注 
22 墙 内 配 管 合计 m 2527 | МІЗ 支线 墙 内 采用 直径 16 的 KBG 管 
WLS 支线 吊顶 内 配 管 合计 m 337 | МЗ 支线 吊 项 内 采用 直径 16 的 KBG 
1.3 一 035 十 1.3 m 225 从 配 电 箱 上 部 向 上 引 到 楼 梯 位 置 双 控 开关 ，0.35 为 配 电 箱 高 度 
17 m 17 从 双 控 开关 引 到 2 层 楼 项 ， 设 置 一 个 分 线 盒 此 管内 有 3 根 导线 
2.1 十 2.2 m 43 引入 到 吹 拔 项 部 花灯 ， 再 引入 到 ШШ. 。 此 处 为 吊顶 内 安装 。 此 管内 有 3 根 导线 (吊顶 内 ) 
4.7 m 47 从 J 了 轴线 墙 内 引入 一 层 双 控 开 : 落 内 有 3 根 导线 ( 吊 项 内 ) 
2.5 十 3.16 十 1.5 m 746 | Anki REIN BIY) 
17 m 17 b 灯 开关 控制 线 
2.21 十 1.67 m 388 Ja 的 吸 顶灯 (吊顶 内 ) 
17 т 17 
2.24 т 224 生 间 防水 防 侍 灯 (吊顶 内 ) 
1.25 m 125 | №2 尘 灯 引 到 镜 前 灯 墙 面 上 部 吊顶 内 配 管 ， 镜 前 灯 1.8m 安装 (吊顶 内 ) 
12 т 12 
з | WL3 支 1.34 十 0.46 m 1.8 SEE 何 防 水 防 尘 灯 引 到 公共 卫生 间 换 气 扇 插座 上 部 ， 再 引 到 换气扇 ， 插 座 1.5m 安装 ， 换 气 肩 吸 项 安装 (吊顶 内 ) 
计算 过 各 15 m | ЗЕНА, ASRGA 
1.26 m 6 公共 卫生 间 防 水 防 尘 灯 经 吊顶 引 到 墙 面 控制 开关 上 部 ， 此 管内 4 根 导线 (吊顶 内 ) 
17 т = 极 开关 墙 内 配 管 ， 故 穿 4 根 导线 
2.18 间 防 水 防 尘 灯 引 到 3 号 卧室 卫生 间 ( 吊 项 内 ) 
1.28 128 ИТ 1.8m 安装 (吊顶 内 ) 
12 1 A 12 镜 前 灯 1.8m 安装 ( 墙 内 配 管 ) 
1.45+1.00 x 3 245 宇 灯 引 到 3 号 卧室 卫生 间 换 气 肩 插座 ， 再 引 到 换气扇 ， 插 座 1.5m 安装 ， 换 气 肩 吸 项 安装 ( 吊 
1.5 m 15 扇 插座 墙 内 配 管 ， 插 座 1.5m 安装 ， 管 内 3 根 导线 
12 т 12 开关 ， 此 处 开关 为 3 极 开关 ， 故 穿 4 根 线 (吊顶 内 ) 
17 т 1. MIKRAT, F A 根 线 
— ЕН WLS, M 2 层 处 引入 ， 沿 墙 斜 上 进入 左 侧 壁 灯 ， 再 引 下 到 楼 梯 平 台地 板 ， 再 引 上 到 右 便 
ышы д G s ы ЯТ, ЕРТ = sT жей Sias ваз нов КЕИ ан дый 
10.35 +0.4)+2.25-+ 71657 388+174+224+125 
24 | WL3 支线 配 线 +1.2+18+1.26+2.18+1.-1.2+2.45++9142] х2+(17+ | m | 17310 | (0.35+0.40) 为 配 电 箱 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV2.5 导线 
4.3+4.7+1.5+1.5+9.12) X3+(1.7+1.2+1.7) х4 
25 | WLA 支线 墙 内 配 管 合计 m 1257 | KBG 管 直径 16 
26 | WLA 支线 吊顶 内 配 管 合计 m 2625 | KBG 管 直径 16 
1.3—0.35+3.0 m 395 从 配 电 箱 上 边线 引 到 2 层 楼 项 吊顶 内 
1.4 十 6.58 十 1.15 m 913 | 通过 吊顶 引入 到 1 号 苇 室 吸 顶 灯 ( 吊 顶 内 ) 
1.82+1.70 m 352 | 1 号 暑 室 花灯 控制 开关 配 管 
3.38 m 338 M. 1 BEKR 3131] 2 号 卧室 花灯 电源 配 管 ( 吊 项 内 ) 
WLA 支线 详细 配 管 1.63 m 163 | 2 号 卧室 花灯 控制 开关 吊 项 内 配 管 (吊顶 内 ) 
计算 过 程 17 m 17 2 号 卧室 花灯 控制 开关 墙 内 配 管 
2.03--0.72 + 1.81 m 4.56 | 2 层 阳台 有 吸 项 灯 吊 项 内 配 管 ， 此 处 安装 接线 盒 1 个 (吊顶 内 ) 
m 17 2 层 阳台 吸 顶 灯 控 制 开关 墙 内 配 管 
m 755 №2 号 卧室 花灯 引 到 3 号 卧室 花灯 以 及 开关 吊顶 内 配 管 (吊顶 内 ) 
m 17 3 号 卧室 花灯 控制 开关 墙 内 配 : 




























































































































































































序号 项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 备注 
27 | WL4 支线 配 线 10.35+04)+3.95+9.13+352+3.38+183+17+456++17 | | лела | (035+0.40) 为 本 电 箱 半 膨 长 ， 管 内 本 线 为 BV2.5 导线 
+7.55+1.7] х? 
WL5 支线 配 管 合计 m 208 | WL5 支线 采用 直径 20 的 KBG 管 
1.7—0.3 m 14 配 电 箱 垂直 引出 至 墙 面 距 地 面 0.3m， 此 处 装 分 线 傅 
12 m 1.2 分 线 盒 沿 7 轴线 水 平 引 [插座 
Т 03 m 03 
WL5 详细 计算 过 程 4 十 0.3 m 43 从 地 下 再 到 墙 面 引 至 
0.3+4.1+1+0.3 m 5.7 从 休息 空间 墙 面 分 线 : 吧台 插座 
0.3 十 1 十 2.8 十 0.3 m 44 从 吧台 插座 经 кр 轴线 插座 
35 m 35 LALE 内 引 到 A 轴线 位 置 插座 
29 1(0.35+0.4)+ 14+1.2+03+43+5.7+4.4+3.5] х3 m | 644 |0 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV-3X2.5 
合计 m 2424 | WÜ 20KBG 管 
1.74 1.5543.8543.28+0.30 m 10. ЕНГЕ ВР] 5 轴线 墙 面 插座 
30 | WL6 支线 | 
详细 计算 过 程 0.30 十 4.82 十 0.3 十 3.46 m 8 线 插座 引 至 1 轴线 墙 面 两 个 插座 
0.3+ 4.08+0.3 т 5 周 线 插座 引 至 В 轴线 墙 面 插座 
31 | WL6 支线 配 线 100.35 4-0.4) + 10.68 +-8.884-4.68] х3 m (0.35 十 0.40) 为 配 电 箱 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV-3x2.5 
WL7 支线 杞 管 合计 1889 | WL7 支线 配 直径 200 
本 1.7 十 428 十 2.5 十 2.48 十 1 十 0.3 1226 
Шырын 113105 к) 463 
33 1(0.35+0.4)+ 12.26+4.63] х3 m | 5292 
34 1.7 十 155 十 3.85 十 323 十 303 十 30 十 0.3 m | 1666 
a 1(0.35+0.4) + 16.66] х3 m | 5223 
35 |WL9 支线 配 管 1.7+4.2842.41+03 m | 8. 
36 线 [(0.35 十 0.40) 十 8.69] х3 ‘ыы m [356 十 400) 为 配 电 箱 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV-3X2.5 
WL10 支线 配 管 合计 m КВС 管 直 径 20mm 
1.3 一 0.35 十 1.83 十 3.81 m 68 从 配 电 箱 上 边 开始 引入 到 1 层 楼 项 ， 再 从 楼 项 穿 管 引 入 到 2 号 卧室 5 轴线 位 置 插座 
0.3 十 2.7 十 0.3 m 33 从 2 号 卧室 5 轴线 位 置 插座 引入 到 2 号 卧室 B 轴线 位 置 插座 
0.3 十 3.6 十 0.3 m 42 从 2 Чїй 5 轴线 位 置 插座 引入 到 2 号 卧室 F 轴线 位 置 插座 
37 | WL10 支线 配 管 0.3+1.65+0.3 m 225 | 从 2 号 暑 室 F 轴线 位 置 插座 引入 到 1 号 卧室 1 轴线 位 置 插座 
详细 计算 过 程 0.3 十 2.66 十 0.3 m 326 从 2 BF F 轴线 位 置 插座 引入 到 1 号 卧室 5 轴线 位 置 插座 
0.3 十 2.2 十 0.3 m 28 从 工 号 卧室 F 8 插座 引入 到 1 号 卧室 H 轴线 位 置 插座 
№2 号 卧室 5 轴线 位 置 插座 穿 墙 引 入 到 3 号 卧室 5 轴线 位 置 插座 , 再 从 该 插座 沿 5 轴线 墙 引入 到 3 号 卧室 A 轴线 附近 
ОВ m | 1049 |н. ЖЕНЕ 3 БН 8 онан 
38 | WL10 支线 配 线 1(0.35+0.4)-+6.89+3.3+4.2+2.25+3.26+2.8+10.49]<3 m | 101.82 | (035+0.4) 为 配 电 箱 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV-3X2.5 
39 | WLI 支线 配 管 1.3 一 0.35 十 3.2 十 1.5 十 1.7 十 0.4 m 775 | КВС 管 直径 20mm， 从 配 电 箱 上 边线 开始 引入 到 1 层 楼 项 ， 再 从 楼 项 到 卫生 间 插 座 
40 | WLI 支线 配 线 1(0.35-+0.4)+7.75]х3 т 255 | (0.35 十 0.4) 为 配 电 箱 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV-3X2.5 
WL12 支线 配 管 合计 m 17.64 | KBG 管 直径 25 
41 | WLIO 支线 配 管 1.3 一 0.35 十 1.13 十 8.17 十 0.3 m 10.55 | 从 配 电 箱 上 边线 开始 引入 到 1 层 楼 项 ， 再 从 楼 顶 引 到 1 号 苇 室 晶 轴 线 空调 插座 
计算 过 程 0.3 十 3.25 十 3.24 十 0.3 m 709 | 从 1 号 卧室 H 轴线 空调 插座 引入 到 2 号 卧室 C 轴线 空调 插座 
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续 表 

序号 项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 

42 | WL12 支线 配 线 1(0.35+0.4)+ 10.55+7.09]X3 m | 5517 | (0.35+0.4) 为 配 电 箱 半 周 长 ， 管 内 配 线 为 BV-3x4 
43 | WL13 支线 配 管 1.3 一 0.35 十 4.73 十 2.17 十 0.3 m 815 从 配 电 箱 上 边线 开始 引入 1 层 楼 项 ， 再 从 楼 项 到 3 号 卧室 空调 插座 
м | WLIS 支线 配 线 10.35+0.4) +8.15]х3 m | 267 | 35+04) 为 配 电 箱 半 周 长 

45 | 单 相 5 孔 插座 * 18 暗 装 普通 安全 型 5 孔 插座 10A/220V 

46 | 带 开关 插座 + 1 ЖИН Їй РЭ. MRE 3 Uhu 220V 

47 | 单 相 3 孔 插座 10 ШМ. панз И M 

48 | 单 相 3 孔 插座 * 6 ЕЙ 3 ВИЕ 1 

49 | 双 控 开关 * 4 | 暗 装 双 控 开关 

50 | 单 联 开关 个 8 上 暗 装 单 联 开关 ， 

51 | 双 联 开关 个 6 上 暗 装 双 联 开 

52 : 联 开关 小 2 ШЗ 

53 | ЛАЯ ^ 4 29 

54 | 暗 装 延 时 开关 * 2 Wi i 

55 | 半球 吸 项 灯 安装 套 Ту; АХ, FU 300mm 

56 | 方 型 吸 项 灯 安 装 套 K 羊皮 有 吸 项 灯 房 间 灯 49X47 

57 | tyre 1. 室内 、 外 壁灯 

58 | 15 头 花灯 安装 TCL15 头 花 

59 | 9 头 花灯 安装 1 TCL9 头 花灯 

60 | 简 形 钢 架 灯 1 [тс 餐厅 和 灯 吊 杆 

61 | 简 灯 5 Е 18 | TCL 简 灯 2, 

62 [Т = 2 [там K 61em) 







































































3) 工程 量 江 
将 工程 量 按 项 目 分 类 汇总 并 整理 ， 汇 总 为 表 1-9。 А 
иң 
5 总 表 ( 一 ) 
序号 项 目 名 称 单位 备注 项 目 名 称 单位 工程 量 备注 
1 电缆 沟 挖 填 т? 09 | 深 0.9m 电费 数 设 YJV22-5 X16 m 18094 
2 配 电 箱 安装 台 1 XRB-13 二 包 式 电缆 头 制作 № 1 
24 | 无 端子 外 部 接线 2.5mmz 个 М 电缆 保护 管 埋 地 敷设 m тава. AE о A TRR ЕН 
配 执行 定额 
2-2 无 端子 外 部 接线 Amm? * s 16mm 直径 КВС 砖 、 混 凝 土 暗 数 安装 m 126.09 
3 暗 装 单 联 开关 10 个 10 延 时 开关 安装 比照 单 联 开关 : = a 4 
4 暗 装 双 联 开关 10 个 06 ХЕ £ 25 
5 | Gre 10 + 0? 16mm 直径 КВС MMARI m 5995 
6 暗 装 双 控 开关 10 个 04 20mm 直径 KBG t, АЕА с m 136.37 
7 暗 装 组 合 开关 插座 10 个 01 开关 盒 + 36 
8 | 暗 装 单 相 3 孔 插 座 10 + 1 25mm 直径 КВС #. AEI WL m 1764 
9 瞳 装 单 相 5 孔 插 座 10 个 18 电气 配 线 照 明 m 446.63 | 2.5mm 导线 
10 暗 装 单 相 3 孔 插座 H4 06 电气 配 线 插座 m 412.16 | 2.5mm 导线 
п нй € 4 电气 配 线 插座 m 5292 | 4mm 导线 
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21 半球 吸 顶 灯 安装 10 套 11 过 道 、 卫 生 间 厨房 吸 项 灯 户外 接地 母线 安装 10m 1.243 
22 方 型 吸 项 灯 10 套 03 БЕЗЕП ТИТ 户 内 接地 母线 安装 10m 0.535 
23 般 壁 灯 安装 10 套 07 室内 外 壁灯 卫生 间 等 电位 均 压 环 安装 10m 0.640 
24 15 头 花灯 安装 10 套 01 吹 拔 花灯 卫生 间 等 电位 盒 安装 10 个 0.100 
25 9 头 花灯 安装 10 套 01 餐厅 花灯 接地 装置 调试 组 1.000 
26 简 形 钢 架 灯 10 套 01 餐桌 吊 管 灯 

27 点 光源 艺术 灯 10 套 18 简 灯 

2 [ИНЖ] ПЕ 02| 镜 前 灯 

29 | 总 等 电位 端子 + 1 [1028 KUU 200x300x100 

30 卫生 间 等 电位 + 1 TD28 小 型 5X160X50 




















接地 极 制作 安装 


4) 未 计价 材料 费用 
本 工程 未 计价 材料 费用 见 表 1-10。 



























































































































1 单 相 5 孔 插座 10A/220V t 19 39 
2 单 相 3 孔 插座 TCL 97 0л tí 带 开关 指示 灯 三 极 插座 ，10 e £ 22 
3 单 相 3 孔 插座 TCL НН ‚0 ЖУМ, 10A/220V 45 10 55 
4 单 相 3 孔 插座 TCI 9 0 Ж] 10А/220У * 1 45 
5 单 相 3 孔 插座 тс! 朗 410580 系列 4 6 35.6 
6 双 控 开关 В 银 的 S8.0 系列 * 4 35 
7 单 极 开关 1. KO 银 韵 S8.0 系列 #* 8 27.9 
8 双 极 开关 罗 格 朗 银 韵 S8.0 系列 л 6 43 
9 : 极 开 关 ]| 1. ® +] 银 韵 S8.0 系列 д 2 55 
10 延 时 开关 TCL PKW 1182 58.0 系列 2 54 
п KBG16 m 19335 19 
12 KBG20 m 160.4 23 
13 KBG25 m 1817 32 
m RC-40 ТЯ 287 4.45 
15 BV 25 100т 1023 205 
16 BV4 100m 0.607 246 
17 交 联 聚 乙烯 绝缘 聚 氧 乙烯 护 套 电力 电线 YIVO.6/1-5x 16 m 1828 5844 
18 ГҮЛ -40х4 T 2251 4.35 
19 ЛИНН L50X50X5 T 28275 44 
20 [Т 25W/220V 只 56 18 
21 | 环形 日 光 灯 25W/220V 只 17 12 
22 直 管 日 光 灯 25W/220V 只 2 8 
23 [МН TCL 餐厅 灯 吊 杆 灯 800mm 长 È 1 828 










































































号 材料 名 称 规格 型 号 单位 单价 /元 
24 | 镜 前 灯 TCL 镜 前 灯 ( 直 管 ， 长 61cm) Е 228 
25 | 防水 防 全 灯 TCL BERRI, #0 300mm à 5 138 
26 | TCL #1725 J à 18 32 
27 | 吸 项 林 1 TCL 羊皮 吸 顶 灯 房间 灯 49х47 à 3 88 
в [Щй]? TCL ТИЙ, 196 300mm A 6 138 
2 т TCL15 头 花灯 Е 1 538 
30 花灯 2 TCL9 头 花灯 а 3 360 
31 |si 壁灯 à 4 260 
3 [#2 TCL 室外 壁灯 š 3 88 
3 [иий 300mm 4 135 
34 | 配 电 箱 XRB-13 350X400X125 1 1000 
35 | 总 等 电位 TD28 大 型 200x300x100 1 300 
36 | 局 部 等 电位 端子 箱 TD28 小 型 75X 160X 50 1 300 
























预算 表 > 
根据 工程 量 计算 汇总 表 ， 套 用 2006 年 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 )，2011 EMER, 9606) Кр 页 算 表 ， 并 计算 工程 直接 费 。 详 细 计 算 过 程 见 表 1-11。 






















































































6 工程 预算 表 ( 一 ) 
工程 名 称 ， 某 别墅 电 气 工程 > 
序号 | жан 子 目 名 称 单价 元 其 中 
z 人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
1 2-556 挖 填 一 般 士 沟 26.18 Xa 61 53.64 
2 [2264 入 式 成 套 配 电 箱 半 周 Im 内 171.25 76 171.25 90.63 8062 
280020 @1 户 内 配 电 箱 XRM-13 1000 1000 1000 
3 2-332 无 端子 外 部 接线 2.5mm 内 18.54 59.33 35.46 2387 
4 2-333 无 端子 外 部 接线 bmm 内 6.77 4.53 2.24 
n 2-1865 单 联 单 控 板式 暗 开 关 “a 39.03 34.26 4.78 
703115@1 单 联 开关 N 227.66 227.66 
6 2-1865 单 联 单 控 板式 暗 开 关 4879 9.76 8.56 1.19 
Z03115@2 延 时 开关 54 110.16 110.16 
7 |2-1866 TURNER 5255 31.53 269 4.83 
Z03118@1 双 联 开关 43 263.16 26316 
8 [21867 联 单 控 极 式 嘻 开关 5629 1126 9.37 1.89 
703117@1 联 开关 55 1122 112.2 
9 |24871 单 联 双 挖 板式 暗 开关 4994 19.98 17.13 2.85 
Z03115@3 双 控 开关 35 1428 1428 
10 | 2-1896 单 相 瞳 插座 15A ЗЯ. 6202 62 4.59 1.62 
20020801 单 相 带 开关 3 孔 插座 22 22.44 2244 
11 |2-1896 单 相 瞳 插座 15A 3 孔 6202 62.02 45.85 16.17 
Z00208@2 ШЕЕ ТЯ 55 561 561 
12 | 2-1898 单 相 障 插座 15A 5FL 77.09 138.76 99.7 3906 
Z00210@1 单 相 五 孔 插座 39 716.04 716.04 
13 [2-189 插座 15A ЗЯ. 6202 37.21 27.51 97 
20020893 ТЕТЕ 356 217.87 217.87 
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续 表 
序号 | ams 子 目 名 称 单位 т=п 单价 元 合 价 /元 = s Е 
人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
14 | 2-1932 轴 流 排 气 遍 台 4 33.29 133.16 122.96 9.04 116 
Z03469 Ma 台 4 135 540 540 
15 | 2-663X1.3 ый НЕ 100m 0.181 467.24 84.57 74.58 7.88 242 
200856@1 电缆 YJV22-5x16 m 18.281 5844 106834 1068.34 
ЕА = 7 
16 гите такога + 1 15765 Би 432 114.45 
17 | 2-1224 砖 混 结构 暗 配 钢管 DN40 内 100т 0.072 1074.52 537 20.79 237 
150103015F05@1 | ИМТ RC40 m 7.368 1825 13446 
18 |2B7 tii sñ МОВА НЫ Sht ó 164 100m 1.261 208.79 16542 9787 
BZ110@1 紧 定 ( 扣 用 ) 式 钢 导 管 KBG16 m 129.883 19 246.78 
19 | 2-1563 TERRA 107 34.14 99.79 5042 
Z01785 PEF t 15 67.32 
20 | 2-1564 [TSIET3 107 6043 1325 
701785 接线 僵 10 38.25 
21 [28-19 EM m lia o td Sht ó 1679 100m 13165 119.56 278 
В7110@1 紧 定 (扣压 ) 式 钢 导 管 KBG16 m 11742 
22 |2B-8 TIR Fñ НН fo M shi? ө 2005 100m 190.85 108.78 
BZ110@2 紧 定 (扣压 ) 式 钢 导 管 KBG20 m 323.13 
23 | 2-1564 ESES 107 87.01 19.08 
201785 接线 僵 个 5508 
24 | 2B-9 АНИ МЕЛ ЇЇ é 2504 100: 36.01 1474 
В211093 紧 定 (扣压 ) 式 钢 导 管 KBG25 m, 18.128 58.01 
25 | 2-1390 照明 线路 管内 穿线 52.5mm 内 т 单线 | 4.466 М 22488 78.85 
180103353F04@1 | 绝缘 导线 BV25mm' m 518.091 2 1062.09 
26 |2-1416 动力 线路 管内 穿线 铜 芯 25mm， 4.302 15165 71.11 
180103415F11@1 | 铜 艺 绝缘 导线 BV25mm 45171 926.01 
27 |2-1417 动力 线路 管内 穿线 铜 芯 4mm | 0.552 57.39 20.86 10.82 
1801034151291 | 铜 芯 绝缘 导线 BV4mm 5796 246 14258 
28 | 2-1571 半圆 球 吸 项 灯 # 300 11 206.71 119.64 107.75 
20400491 TCL 吸 顶灯 300mm ип 138 1533.18 
29 [2-1573 矩 型 单方 型 吸 项 灯 03 22938 32.63 352 098 
704006@1 TCL 羊皮 方形 吸 顶灯 49X47 3.03 88 266.64 
30 [21579 MEET 15252 30.51 1409 116 
704012@1 TCL 室外 壁灯 88 
31 |2-1579 152.52 40.68 154 
Z04012@2 260 
32 | 2-1584 K MIERT 545.02 5121 
704017@1 TCL15 头 花灯 538 
33 |2584 五 头 吊 花 灯 545.02 51.21 
Z04017@2 TCL9 头 花灯 360 
34 | 2-1576 ЕК 140.54 10.17 
Z04009@1 TCL MERT 828 
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续 表 
序号 | жиен 子 目 名 称 单位 т=п 单价 元 合 价 /元 = s = 
人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
35 |2-1737 WARA EAREN ө 150 10 套 18 18658 22477 111.08 
20417091 TCL 1715011 Е 1818 32 581.76 
36 | 2-1579 EH 10% 02 152.52 20.34 9.39 077 
Z04012@3 TCL 镜 前 灯 套 2.02 228 460.56 
37 | 2-1561 暗 装 接线 箱 半 周 700mm 内 10 个 0.1 456.15 44.94 0.67 
701787@1 电位 箱 个 300 300 
38 2-1563 暗 装 接线 傅 10 个 01 34.14 2.27 1.15 
201785@1 卫生 间 等 电位 傅 * 102 300 306 
39 |2831 角钢 接地 极 制 安 普通 十 根 з 3919 72.51 981 3525 
Z00971@1 50 {И L— 2 500mm 根 3.15 43.55 13718 
40 | 2-839 接地 母线 埋 地 敷设 200mm 内 10m 1.247 158.31 191.53 2.63 325 
201758@1 AOX 40 Н h BEER m 13.094 5.74 75.16 
Al | 2.837 治 砖 混 接地 母线 明 设 10m 0.535 96.74 36.92 10.99 384 
Z01756@1 AOX 4 争 锌 局 钢 接 地 母线 m 5.618 5: 3224 
42 | 2-896 避雷 网 均 压 环 利用 圈 梁 钢筋 数 设 10m 0.64 34.27| 12.89 1.73 731 
43 | 2-1038 独立 接地 装置 调试 组 1 17: 1696 339 9174 
44 | 2-1002 交流 供电 系统 调试 kV 系统 1 424 848 100.19 
直接 工程 费 345694 16176.49 25446 
вми? арна 册 电气 设备 安装 工程 ) 3456.94 X49%, 其 元 1 13828 3457 10371 





6) 编制 取 费 程序 表 
根据 2011 年 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》， 计 算 芷 外 费 、 问 手 费 、 规 费 、 税 金 。 计 算 过 程 妃 见 表 1-12. 


表 1-12 т ) 


Т И Жн ER 











序号 费用 名 称 S J 费 率 /(99) < 计算 方法 费用 金额 /元 


































































直接 费 [hy 20337.27 
=== z Е ежи r EENEN 台 
o 直接 工程 费 У CARX 》 (вт 日 消耗 量 X 人 工 单价 ) 十 (定额 材料 消耗 量 X 材料 单价 ) 十 (定额 机 械 台 班 消耗 量 X 机 械 19887.87 
班 单价 

= 计 费 基础 JF1 之 [工程 量 x (定额 工 日 消耗 量 x 省 价 人 工 单价 )] 3456.94 
E] 措施 费 11+12+13+14 4494 
11 定额 规定 计 取 的 措施 费 按 定额 规定 计算 13828 
1.1.1 定额 规定 计 取 的 措施 费 中 省 人 工 费 3457 
12 费 率 计 取 的 措施 费 а)+@-+(3)+(4) 311.12 
0 夜间 施工 费 26 计 费 基础 下 1X 费 素 8988 
@ 搬运 费 2.2 计 费 基础 下 1X фк 76.05 
(3) 冬 雨 季 施 工 增加 费 2.9 计 费 基础 下 1X RF 100.25 
(4) 已 完工 程 及 设备 保护 费 13 计 费 基础 下 1X RE 44.94 
(у 计 费 基础 JF2 六 措施 费 中 1.1、1.2、1.3 中 省 价 措施 费 16127 
= 企业 管理 费 40 QF1 十 JF2) x 管理 费 费 率 1447.28 
= 利润 23 OFI+JP2)X 利 润 率 832.19 
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序号 费用 名 称 REW) 计算 方法 费用 金额 /元 
四 规 费 4.1 十 4.2 十 4.3 十 4.4 十 4.5 1788.98 
41 安全 文明 施工 费 @)+@ +(%-+ (4 1062.98 
0 安全 施工 费 2 452.33 
@ 环境 保护 费 0.3 6785 
(3) 文明 施工 费 0.6 ра 135.7 
全 临时 设施 费 18 407.1 
42 工程 排污 费 0.26 58.8 
43 社会 保障 费 26 58804 
44 住房 公积金 0.2 4523 
45 危险 作业 意外 伤害 保险 0.15 TEN 33.93 
五 税金 3.48 849.32 

23 安装 工程 造价 25 255.04 





























， 计 算 了 脚手架 搭 拆 费 ， 即 用 直接 工程 的 人 工 费 X 4%, 其 中 人工 费 占 25%， 第 二 部 分 参 
类 措施 费 不 计 。 
> ВА. 工 费 的 40% 和 23% 分 别 计 取 企业 管理 费 和 利润 。 


计算 企业 管理 费 和 利润。 按 Ка £ (山东 省 建设 工程 费用 ЕЕ 
(3) 计算 规 费 。 按 照 2011 年 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 的 规定 ， 
(4) 计算 税金 。 税 金 是 以 不 含 税 工程 造价 为 计 费 依据 ， 根 据 2011 年 ш 省 建 
7) 编制 说 明 

(1) 定额 计价 的 依据 。 由 于 篇 幅 的 限制 ， 本 实例 未 给 出 建筑 、 结 构 工程 


照 工程 所 在 地 位 置 确定 税率 ， 本 工程 在 市 区 ， 按 3,48%, 





设 位 置 时 ， 以 一 层 层 高 3m， 二 层 采 用 用 轻 钢 龙骨 吊顶 ， 吊 项 高 度 3m， 框 架 结 









构 ， 屋 项 和 楼 板 混凝土 现 浇 为 依据 。 
本 预算 以 照明 电气 系统 图 、 照 明 电气 平面 布置 图 、 电 气 标准 萎 、 生 鸡 何 于 老 、 5 和 设计 说 明 为 工程 量 计算 的 依据 ， 采 用 2006 年 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 和 2011 年 
《山东 省 多 价目 表 》 第 二 分 册 进 行 计价 。 













各 项 工程 费用 计 取 采用 2011 年 《山东 省 建设 工程 费用 项 E 
(2) 其 他 说 明 。 本 工程 未 包含 弱电 工程 。 
8) 编制 预算 书 封面 


和 计算 规则 》 эче. 


建设 单位 : ххх XX 房地产 开发 公司 
工程 名 称 : X X x X 小 区 D Е 
施工 单位 : XX xX XX 建筑 安装 工程 公司 
工程 造价 ， 贰 万 参 仁 伍佰 参 拾 伍 元 伍 角 陆 分 
编制 人 : ххх 








明 工 程 








132 ”给 排水 、 采 暧 工 程 定额 计价 实例 
本 节 内 容 为 某 招待 所 工程 的 给 排水 、 采 暖 工 程 的 定额 计价 过 程 示例 。 
1， 给 排水 、 采 暖 工程 施工 图 文件 
图 1.7 一 图 1.14 为 某 招待 所 工程 的 给 排水 、 采 暖 工程 施工 文件 
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图 1.9 一 层 给 水 排水 平面 图 (一) 
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一 层 采暖 平面 图 
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#110 一 层 采暖 平面 图 (一) 
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图 1.11 二 层 给 排水 、 采暖 平 面 图 








二 层 给 排水 、 采 暖 平面 图 | 
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给 水 、 热 水 系统 图 























#113 给 水 、 热 水 系统 图 (一 ) 
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图 1.14 排水 、 采 暖 系统 图 
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2， 给 排水 、 采 暖 工程 施工 图 识 读 

通过 对 图 1.7 一 图 1.14 水 暖 工程 平面 图 和 系统 图 的 识 读 ， 可 以 了 解 到 以 下 内 容 。 

本 工程 水 源 从 室外 水 表 接 自来水 处 引入 ， 引 入 管 采用 PPR63 聚 丙烯 塑料 给 水 管 ， 埋 设 深度 -1L.4mm。 水 源 引入 室内 后 ， 经 埋 地 敷设 的 水 平 干 管 ， 分 配水 流 至 各 给 水 立 管 。 其 中 JL- 立 管 引水 至 屋面 水 箱 ， 
JL-1—JL-6 立 管 分 别 引 至 用 水 部 位 ， 各 层 给 水 横 管 于 五 +1.0m 处 引出 。 在 屋面 通过 太阳 能 集 热 器 生产 热 水 ， 并 通过 夹层 内 敷设 的 热 水 PPR 管 水 平 干 管 分 配水 流 至 各 热 水 立 管 处 ， 再 分 配 至 各 个 用 水 部 位 。 
其 中 夹层 水 平 热 水 管 标高 按 13.0m 考虑 。 

排水 系统 采用 UPVC 排水 管 ， 排 出 管 采 用 UPVC160 管 ， 排 至 室外 检查 井 ， 埋 地 敷设 深度 为 -1.35m-。 排水 立 管 И ЧИ E, 各 层 排水 横 管 由 标高 为 Н—0.3 处 引出 ， 伸 项 通气 管 采 用 









和 柔性 机 制 排水 铸铁 管 ， 接 套 连 接 。 卫 生 间 安装 冷 热 水 洗脸 盆 、 陶 资 拖 布地 、 淋 浴 器 、 淋 浴 房 、 座 便器 、 小 便 斗 等 卫生 器 具 。 
通过 采暖 平面 图 和 系统 图 了 解 到 ， 热 媒 从 入 口 至 出 口 的 管道 、 散 热 器 附件 等 空间 位 置 和 相互 关系 。 采 暖 供 回 水 管 在 底 局 

DN20 焊接 钢管 。 同 时 从 平面 图 和 系统 图 也 可 了 解 到 散热 器 的 布置 情况 。 通 过 设计 说 明 ， 了 解 钢管 刷 油 、 保 温 、 绝 热 的 情 

外 缠 玻 璃 布 一 层 ， 再 涂 乳化 沥青 两 道 ， 待 乳化 沥青 干燥 后 ， 纺 第 二 道 玻璃 布 ， 表 面 剧 调和 漆 。 按 标准 图 L90N91-2, < i 








， 设 固定 支架 。 本 工程 采暖 系统 共 设 供 回 水 立 管 12 处 ,支管 采用 
Kgk L90N95-6 要 求 ， 地 沟 内 管道 采用 岩 棉 管 壳 保温 ， 保 温 层 厚度 30mm, 
内 设 温度 计 2 支 ， 压 力 表 2 块 ， 热 量 表 1 块 ，DN50 闸阀 1 个 ，DN65 闸阀 
-个 ，DN50 平衡 头 1 个 。 
3， 施 工 图 预算 文件 的 编制 
1) 工程 项 目 划分 
根据 该 工程 给 排水 、 采 暖 工程 施工 图 和 2006 年 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 )， 本 工程 可 划 儿 
(1) 给 排水 、 采 暖 管道 安装 。 给 水 管 采用 聚 丙 燃 水 管 ， 热 熔 连 接 : 排水 管 采用 U! š ， 零 件 粘 接 ;采暖 管道 采用 焊接 钢管 ，DN32 以 上 采用 焊接 连接 ，DN32 以 下 采用 螺纹 连接 。 具 体 
CREARI: 聚 丙 烯 塑 料 给 水 管 ( 热 焙 连接 ) 、 承 插 塑 料 排水 管 (零件 巾 接 ) 、 焊 接 钢 管 ( 螺 
(2) 管道 附件 安装 。 依 据 工程 图 纸 ， 管 道 附件 安装 项 E 


包 пзе. 
(3) 卫生 器 具 制 作 安装 。 依 据 图 纸 ， 卫 生 器 具 的 安装 工程 内 容 包 : = a 淋浴 器 安装 、 安装 、 座 式 大 便器 安装 、 小 便器 安装 、 水 箱 安装 、 塑 料 地 漏 安装 。 
内 容 包括 : 钢管 柱 形 散 





















(4) 供暖 器 o 供暖 器 
(5) 刷 油 、 防 腐 、 绝 热 工程 内 容 包 括 : 钢管 除 锈 、 刷 油 、 保 温 。 
2) 计算 工程 量 








量 计算 中 要 仔细 阅读 设计 说 明 、 施 工 图 ， 领 会 设计 者 的 意图 ， 对 于 有 些 工程 项 目的 工 


(1) 列 工 程 量 计算 表 。 建 筑 给 排水 和 采暖 工程 工程 量 计算 要 您 施工 图 、 规 范 和 施工 标 
程 量 计算 还 要 参阅 相应 的 标准 图 。 本 工程 工程 量 计算 见 表 1-1 R x 
— 
寺 所 辅 楼 水 暖 工程 NO 
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表 1-1 计算 表 | 
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项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 备注 
水 管道 
- 层 给 水 干 管 йс m | ша | 给 水 管 入 口 处 设 风门 者 以 风门 为 室内 、 外 管 界线 。 KKA рева 从 室外 水 表 处 起 ， 算 至 
给 水 管 PPR De63 JL-5 三 通 分 支 处 
给 水 管 PPR De50 6.5 m 6.5 F 干 管 长 度 ， 由 区 -5 =й pet IL-0 左 侧 分 支 处 
1 | 给 水 管 PPR De40 5.8+0.9 m 6.7 s 
给 水 管 PPR De32 9+364+2 m 148 
ІЯ PPR 0625 18+1.1+1.6+3.5+3.7+1.8+1.5 m | 150 
2 | 了 L-0 给 水 管 ，PPR De40 (13 十 0.5)( 立 管 ) 十 3( 屋 面 水 平 管 ) m 135 | 水 箱 进 水 管 标高 按 13 m 考虑 
a ла 给 水 管 : PPR De25 (7.8 十 1 十 05)OL-2 立 管 ) 十 (7.8 十 1 一 42 一 02)OL-1 立 管 ) m 14.1 | 各 层 给 水 横 管 标高 按 H+ 10 考虑 ， 部 分 沿 天 棚 下 救 设 给 水 横 管 按 H-0.2 考虑 
PPR De20 2.5+2.8X2x2( 层 给 水 横 管 ) m 137 给 水 横 管 与 器 具 支 管 交接 处 为 计算 范围 界线 
š JL-3 Жї: PPR De25 (4.2 十 1.0 十 0.5)( 立 管 长 ) m 5.7 水 横 管 标高 按 Н+1.0 ҖӘ, БОРИК FKR Н H-0.2 考虑 
PPR De20 58145 m 103 、 二 层 给 水 支管 
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续 表 
序号 项 目 名 称 计算 式 单位 备注 
JL-4 给 水 管 PPR De32 05+42+10 ú 
5 PPRDe25 36+9 m 
PPR De20 2.6 十 3 十 3 十 1.8 m 
JL-5, JL-5' Жї: PPR De32 |[05+78+10 т 
в PPRDe25 |38+3 m 
PPR De20 3.2 十 2.0X2 十 5.3 m 
7 | JL-6 给 水 管 ，PPR De25 4.2+1.0+0.5 m 
PPR De20 32х2 т 
夹层 热 水 管 ， 热 水 管 PPR De40 13.5 m 
8 热 水 管 PPR De32 10.5 0. 夹层 内 热 水 水 平 管 
热 水 管 PPR De25 [44 Ж | * 水 水 平 管 
RL-1 热 水 管 ， 热 水 管 PPR De25 | 13 一 7.8 十 1.1 5.9 立 管 长 度 (夹层 水 平 管 标高 按 130 m 考虑 ， 各 层 热 水 给 水 横 管 标高 按 十 1.1 计算 ) 
9 ажат PPR Dezo 89—5.3(%/ КЮ +2.3х 2( 二 、 三 层 支管 长 度 ) ~ m 36 tt 
RL-2 热 水 管 ， 热 水 管 PPR De32 | 13 一 8.9 m 39 | 立 管 长 度 
10 | 热 水 管 PPR De25 36+7.2 m 108 | 立 管 及 水 平 支管 长 度 
热 水 管 PPR De20 4.2 十 8.4 十 3.8 十 6.2 m 228 | 立 管 及 各 层 水 平 支管 长 度 
RL-3、RL-3 热 水 管 ; 
n [Akü PPR ш 588 ы кк 
热 水 管 PPR De 20 (13 一 8.8)(RL-3 立 管 长 ) 十 (8.9 一 4.3)(RL-3 1738 К} (38 + IORA ЖҮК) m АЖ H+ 11 计算 
ео 13-78402 ВЕНА AK ИНН 万 一 02 计算 ， 热 水 给 水 横 管 标高 按 昌 +1.1 计算 
12 [аж PPR De25 (7.6 一 5.3)( 立 管 长 度 ) 十 2.3( 三 属 4.6 
热 水 管 PPR De20 (5.3 一 1.D)( 立 管 长 度 ) 十 (5. 层 支 管 长 度 ) m 131 
、 排 水 管道 8 
ЖЕНЕКЕ UPVC De160 99 J м эз меча 第 一 个 检查 井 为 室内 外 界限 线 。 排 出 管 De60 水 平 长 9.9 m， 由 清扫 口算 至 
室外 检查 井 处 
13 塑料 排水 管 UPVC репо 4 十 1.35 m 535 |4 т 2 Пепо 排出 管 水 平 长 度 ，1.35 为 清扫 口 支管 长 度 
塑料 排水 管 UPVC De75 3.6 m 3.6 | 接 卫生 器 具 的 水 平 支管 长 度 
塑料 排水 管 UPVC De50 135х4 т 54 
塑料 排水 管 UPVC De160 83 m 83 |83m 为 排出 管 水 平 计算 长 度 
й 塑料 排水 管 UPVC репо 54+0.5х2 т 6.4 ”| 5.4 为 排出 管 + 算 长 度 ，0.5 为 接 座 便器 水 平 支管 长 度 
塑料 排水 管 UPVC De75 086 т 0.6 | 0.6 为 排水 支管 水 平 计算 长 度 
塑料 排水 管 UPVC De50 135х4 т 54 | 1.35 为 地 漏 以 及 洗脸 贫 处 S ЧЕКЕ РУ ЖН НН 
WL-1: 塑料 排水 管 UPVC Del60 | 19.8 т 198 |198 т 为 0е160 排出 管 水 平 长 度 ， 由 立 管 WL-1 处 算 至 室外 检查 井 处 
塑料 排水 管 UPVC Dell0 (1.35 十 11.4 十 2) 十 1.35( 清 扫 口 外 十 2.7X 2( 二 、 三 层 水 平 支管 ) 十 1.3( 立 管 地 漏 外 m 242 | (1.35 十 11.4 十 2) 为 WL-1 立 管 长 度 ( 斜 屋顶 标高 按 13.4 m 计算 ) 
15 | 塑料 排水 管 UPVC De75 5.2X2( 二 、 三 | 支管) m 104 
塑料 排水 管 UPVC De50 03X11 m 33 ие SSD 
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续 表 
序号 项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 备注 
16 | 机 制 铸铁 管 DN100 0.6 m 0.6 | 透气 由 标高 按 屋顶 以 上 0.6 m 
ЗА Шр 126 т | 126 | 排出 管 水 平 长 度 
үт | Bkit UPVC епо Е азаа 排出 管 清扫 口 处 十 2.5 Ж РА 
塑料 排水 管 UPVC De75 1А т 1А 
塑料 排水 管 UPVC De50 0.3x7 m 2.1 
Wk UPVC Del60 ш = айрыш 
18 | 塑料 排水 管 UPVC репо (1.35 十 42 一 0.3)( 立 管 长) 十 1.35 排出 管 清扫 口 处 十 1.5( 一 、 水 支管 水 平 长) 水 横 管 均 按 H—03 标高 计算 
塑料 排水 管 UPVC De75 27 平 支管 长 度 
塑料 排水 管 UPVC De50 0.3x6 18 漏 及 洗脸 盆 坚 直方 向 S 型 存 水 弯 以 外 支管 计算 长 度 ， 每 处 按 0.3m 计算 ， 共 计 6 处 
WL-4 计算 =a 2 
塑料 排水 管 UPVC De160 7 
19 | 塑料 排水 管 UPVC репо (1.35 十 7.8 一 0.3)( 立 管 长 ) 十 4.0( 二 、 三 层 排水 支管 水 平 长 ) < m 
MEHEK ОРУС De75 12 т 
MILK i UPVC De50 03х7 т 
С Del60 8 n ИКЕН AWA 
20 | 塑料 排水 管 UPVC репо (1.35 十 7.8 一 0.3)( 立 管 长 ) 十 1.2( 三 层 排水 支管 排水 横 管 均 按 Н—03 标高 计算 
塑料 排水 管 UPVC De75 18 М = 层 排水 支管 长 度 
她 料 排水 管 UPVC De50 03х2 m 0.6 各 层 地 洞 及 洗脸 盆 坚 直 支 管 计算 长 度 ， 共 2 处 
WL-6 计 算 : 
ЖЕНЕКЕ UPVC De160 us > 239 т | 145 | 排出 管 水 平 长 度 
pı [PAIKA UPVC Denio (L35+102+00C N+ AKEKE 一 | m | 1675 | 网 所 窗户 顶 标高 102， 通 气管 在 窗户 上 0.6m ЖҮН, РЖИ Н—0.3 标高 计算 
塑料 排水 管 UPVC De75 12.3 m 123 
塑料 排水 管 UPVC De50 03х13 т 39 及 洗脸 盆 竖 直 支管 计算 长 度 ， 共 13 处 
机 制 排水 铸铁 管 DN100 06 m 0.6 伸 出 0.6m 
、 卫 生 器 具 制 作 安装 
22 | Ww 16 16 
23 | 坐 式 大 便器 16 14 
24 | 挂 式 小 便器 1 1 
25 | 淋浴 房 7 7 ‚ 三 层 1 组 
26 | 淋浴 器 8 8 
27 | 陶瓷 拖 布 池 7 7 三 层 2 组 
28 [| зій DN50 29 29 
清扫 口 
29 | 清扫 口 DN100 4 £ 4 
清扫 口 DN50 3 + 3 
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续 表 
序号 项 目 名 称 计算 式 单位 | 工程 量 备注 
30 | 矩形 钢板 水 箱 安装 1.5X1.5x2 1 + 1 
31 | 太阳 能 集 热 器 1 € 1 
四 、 给 排水 管道 附件 
32 | KÆ LXS-50 1 组 1 引入 管 部 售 
33 | W DN40 1 + 1 
34 | FIRIN DN32 1 + 1 
SERIY 
as [ERRI DN25 4 不 
MIERA DN20 8 
HIRIN DN15 Е э] Dez0 支 管 起 端 
套 管 
刚性 防水 套 管 DN50 1 1 冷水 引入 管 窗外 墙 处 
刚性 防水 套 管 DN150 8 8 排出 管 穿 外 墙 处 
- 般 钢 套 管 DN32 4 4 冷水 水 箱 供水 管 穿 楼 板 
36 - 般 钢 套 管 DN25 5+3 7 立 管 穿 楼 板 处 ， 冷 水 5 个 ， 热 水 3 个 
- 般 钢 套 管 DN20 14 十 5 19 | 给 水 立 管 穿 楼 板 处 ， 冷 水 14 个 ， 热 水 5 个 
- 般 钢 套 管 DN15 2+3 穿 楼 板 处 ， 冷 水 2 个 ， 热 水 3 个 
- 般 侈 套 管 DN100 ИЯ К зии 上 5 个 ，WL-2 上 1 个 , WL-3 上 1 个 , WL-4 上 2 个 , WL-5 上 2 
五 、 采 暖 管道 
焊接 钢管 DN50( 焊 接 ) 25.2 十 23.4 486 暖 水 平 干 管 长 度 ， 地 沟 内 
y 焊接 钢管 DN40( 焊 接 ) 29 十 8 十 16.2 532 暖 水 平 干 管 长 度 ， 地 沟 内 
焊接 钢管 DN32( 晶 纹 连接 ) 18.5+8.9 m 274 暧 水 平 干 管 长 度 ， 地 沟 内 
焊接 钢管 DN25( 螺 纹 连接 ) 13+8.5 Ж т 215 层 采暖 水 平 干 管 长 度 ， 地 沟 内 
š 焊接 钢管 225085 МЕ) 地 沟 内 立 管 部 分 : 管 地 上 部 分 : (08+02)х12х2 X| m 324 | 散热 器 供水 支管 标高 按 女 十 0.8， 回 水 支管 标高 按 太 十 0.2 考虑 。 地 沟 内 8.4 米 ， 地 上 24 米 
焊接 钢管 DN20( 螺 纹 连接 ) 78х10х2+4.2х2 m 1728 | 散热 器 供水 支管 标高 按 及 十 0.8， 回 水 支管 标高 按 及 十 0.2 考虑 。 地 上 
a (4.2—1.6) x2x10+ (42-18 вр (4214 хо (4.2—2.0) х 
зо | КА, 焊 捷 钢管 DN20 t w. DF. Е m | вә | лотин 42 1.5 米 考虑 
гон 2х4+.5х6х2+ 0519) зуф 45—14 о @5—1® > 
2 2 2 
六 、 供 暖 器 具 
40 | МЕНА ”散热 器 长 度 2000 4 组 4 
41 | МЕНА ”散热 器 长 度 1800 10 组 10 
42 | 钢管 柱 式 ” 散 热 器 长 度 1600 "N" 组 п 
43 | МЕНА ВН 1400 7 组 7 
44 | МЕНА ”散热 器 长 度 1200 2 组 2 
七 、 采 暖 管 道 附件 
š ERIN DN25 螺纹 连接 24 * 24 立 管 底部 
IERI DN20 螺纹 连接 2X34 十 4 * 72 散热 器 供 回 水 支管 上 各 一 个 ， 自 动 排 气 阀 前 各 
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续 表 
FS 项 目 名 称 HAR жш EE 
46 | ZIHET IN DN20 4 № 
47 | ТК DN20 з + 34 每 组 散热 器 各 一 个 
48 | 温度 计 2 х 2 采暖 入 口 装 置 供 回 水 干 管 各 一 支 
49 | 压力 表 2 块 2 采暖 入 口 葛 置 供 回 水 干 管 各 一 块 
50 | 热量 表 1 块 1 了 
51 | 过 滤器 DN50 2 个 2 ык 
„ | ММ DN50 1 ^ 1 
52 [mQ DNeS 1 + 3 
53 | il DN50 1 + RRA L14348 ИА КА | 
套 管 

sa ете олоо m п [хунн 

- 般 钢 套 管 DN25 22 22 立 管 穿 楼 板 处 
八 、 刷 油 、 防 腐 、 绝 热 工 程 S 
РЕТТИ Ева jx(728+89) K m | 2452 | 地 上 管道 ， 查 定额 附 表 
se | ние D486+ X53.2+ ота+ XC215+R m | 22 pena, tenm 
57 | ий пт, хав = = 2+ йур ЭЕ, тїй, ежи 
58 | menami pa TTE ҮЛҮ 





(2) 工程 量 江 


工程 名 称 ; 








某 招待 所 辅 楼 给 排水 工程 
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序号 名 称 项 目 名 称 工程 量 
给 水 管道 
1 聚 丙烯 她 料 给 水 管 PPR De63( 热 熔 连 接 ) m 塑料 排水 管 UPVC De160( 和 零件 粘 接 ) m 98.9 
2 ЗЕРНА КАР PPR De50( 热 熔 连 接 ) m 塑料 排水 管 UPVC De110( ft hik) m 81.35 
3 给 水 管 PPR De40( 热 熔 连 接 ) m 塑料 排水 管 UPVC De75( 零 件 粘 接 ) m 46.0 
4 给 水 管 PPR De32( 热 熔 连 接 ) m 塑料 排水 管 UPVC De50( 零 件 粘 接 ) m 24.6 
5 ЗЕРНА k PPR Ое25( Е) m 机 制 铸铁 排水 管 m 12 
в 聚 丙烯 塑 料 给 水 管 PPR De20( 热 熔 连 接 ) m 

、 热 水 管道 洗脸 盆 16 
7 ETI MEHAK E? PPR 0406 m 坐 式 大 便器 16 
8 聚 丙烯 塑料 热 水 管 PPR De32( m 挂 式 小 便器 1 
9 到 丙烯 塑料 热 水 管 PPR De25( m 7 

ЖИБИ 水 管 PPR De20( 热 m 
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续 表 
序号 名 称 单位 工程 量 序号 项 目 名 称 单位 工程 量 
21 陶瓷 拖 布 池 组 + 30 ЯВ DN20 Li 8 
2 Ий DN50 т 29 31 铀 球 风 DN15 * 34 
23 清扫 口 DN100 иц 4 32 - 般 钢 套 管 DN32 LA 4 
24 清扫 口 DN50 3 33 7 
25 和 矩形 钢板 水 箱 安装 15X1.5X2 * 1 个 19 
五 附件 35 5 
26 水 表 LXS-50 组 1 36 + 15 
闸 网 DN40 个 1 37 个 1 
28 浮 球 间 DN32 1 防水 套 管 DN150 8 
29 铜 球 网 DN25 个 4 
表 1-15 汇总 表 
工程 名 称 ， 某 招待 所 畏 楼 采暖 工程 
序号 项 目 名 称 单位 序号 项 目 名 称 单位 тев 
、 采 暖 管道 14 AM] DN20 34 
1 焊接 钢管 DN50( 焊 接 ) m 486 x 2 
z 焊接 钢管 DN40( 焊 接 ) m 532 fi 块 2 
3 焊接 钢管 DN32( 螺 纹 连 接 ) m 274 RE 块 1 
4 焊接 钢管 DN25( 螺 纹 连接 ) m 539 18, 过 滤器 DN50 + 2 
5 焊接 钢管 DN20( 螺 纹 连接 ) — “m 261. 19 WN DN50 + 1 
、 供 暖 器 具 1 20 MN DN65 * 1 
6 钢管 柱 式 散 热 器 长 度 2000 组 4 21 平衡 网 DN50 А 1 
7 钢管 柱 式 散热 器 长 度 1800 组 10 22 般 钢 套 管 DN20 £ 4 
8 钢管 柱 式 散热 器 长 度 1600 组 п 23 般 钢 套 管 DN25 £ 22 
9 钢管 柱 式 散 热 器 长 度 1400 组 7 四 、 刷 油 、 防 腐 、 绝 热 工程 
10 钢管 柱 式 散热 器 长 度 1200 组 2 24 m° 24.52 
三 、 采 暖 工程 附件 25 т? 122 
"N ERN] DN25 螺纹 连接 学 24 26 玻璃 布 m° 59.8 
12 ERIA DN20 螺纹 连接 个 72 27 玻璃 布 面 刷 沥青 т? 59.8 
13 НЕ DN20 ^ 4 























(3) 编制 给 水 排水 工程 单位 工程 预算 表 。 根 据 给 排水 工程 工程 量 计算 汇总 表 1-14 的 项 目 ， 套 用 2011 年 《山东 省 安装 工程 价目 表 》 编 制 单位 工程 预算 表 ， 见 表 1-16. 
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表 1-16 单位 工程 预算 表 (二 ) 









































































































































工程 名 称 : 某 招待 所 辅 楼 给 排水 工程 
序号 定额 编码 子 目 名 称 单位 工程 量 单价 元 合 价 /元 = = 20] = 
人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
1 8-352 室内 塑料 给 水 管 熔接 #20 内 10m 1258 670.51 341.55 32001 895 
20259292 m 17 924.22 92422 
2 8-353 室内 塑料 给 水 管 ИНЕ 0254 10т 13745 500.32 246.28 6.12 
702591 т 273 1013.9 1013.9 
3 8-354 10m 146 219 so 100.94 303 
202596 m 426 651.78 651.78 
4 8-355 10m 173.91 403. 189.36 20943 489 
702597 т 587 1389.08 
5 8-356 10m 233.85 63.01 8757 142 
Z02598 m 733 4 485.98 
6 8-357 10т 290.71 КЛ 11825 17343 12.66 
702599 т 938 995.03 995.03 
7 8.352 10m 125.8 781.22 397.94 372.85 1043 
Z02592@1 m 1 798.91 1 798.91 
8 8-353 10m ` 556.67 75.85 274.02 68 
Z02594@1 m I 1677.9 1 677.19 
9 8-354 水 管 熔接 p32 内 10m 146 286) я 150.31 131.89 3.96 
20259601 | MEHAK m 583 11 ТУЗ 1 165.53 
10 8-355 室内 塑料 给 水 管 熔接 #40 内 10m, 173.91 1 110.19 121.86 2.73 
Z02597@1 | 塑料 给 水 管 702 д 968.65 
п 8412 室内 承 塑 料 排水 管 粘 接 DN50 内 10 19147 — “471.02 237.17 209.3 24.55 
700254@1_ | 承 插 塑 料 排水 管 8.87 1 211 211 
12 8-413 室内 承 盟 料 排水 管 粘 接 DN75/ Ш 46 2978 1 368.96 619.99 675.65 7332 
Z00255@1 | 承 插 塑料 排水 管 m 44.298 185 819.51 819.51 
13 8-414 室内 承 盟 料 排水 管 粘 接 DN100 内 10m 8.135 394.7 3 210.88 1 249.45 1 799.22 162.21 
Z00250@1 | 承 插 塑料 排水 管 m 6931 28 1 940.69 1 940.69 
14 8-415 室内 承 塑料 排水 管 粘 接 DN150 内 10m 9.89 591.39 5 848.85 2 168.98 3 384.85 295.02 
Z00251@1 | 承 插 塑 料 排水 管 m 93.658 357 33436 33436 
15 8405 无 承 口 柔 性 铸铁 排水 管 W 型 DNI100 内 | 10m 0.12 991.99 119.04 24.05 9332 167 
20289191 | 无 承 口 铸铁 排水 管 m 1.068 4 4379 4379 
16 8-450 洗脸 盆 钢管 组 成 冷 热 水 1041 16 752.73 1 204.37 582.66 621.71 
Z02916@1 | + 1616 120 19392 19392 
Z01962@1 | 立 式 水 路 * 3232 35 11312 11312 
Z02834@1 | НЕМ £ 3232 32 1034.24 1034.24 
702917@1_|Ю#ЕЖКП@ ) + 1616 20 3232 323.2 
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续 表 
序号 | жа 子 目 名 称 单位 | теа 单价 /元 amz aii 
人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
17 8485 普通 挂 斗 式 小 便器 10£ 01 ЕТЕТ 5111 1788 3323 
Z01534@1 | 挂 斗 小 便器 ^ 1.01 180 1818 181.8 
Z02954@1 | 38 6 本 1.01 23 2323 2323 
18 8-473 淋浴 房 冷 热 水 10 组 07 87002 60901 Е 21512 
20197601 | Ж * 7 1260 8820 8820 
200343@1 | 单 把 调 温 软 管 淋浴 器 套 7 32 224 224 
203068@1 j F KI1(8D Е 7.07 28 197.96 197.96 
19 8470 淋浴 器 钢管 组 成 冷 热 水 10 组 08 619.5 4956 246.86 248.74 
Z01972@1 | Й + 8 24 19; 192 
Z02202@1 | iW КЧ + 1616 20 323.2 
20 8-483 坐 式 大 便器 连 体 水 箱 10% 16 398.81 578.08 60.02 
Z01969@1 | 连 体 坐 便器 个 16.16 680 10388 109888 
Z01970@1 | 连 体 坐 便器 进 水 网 配件 套 16.16 69 15.0. 1115.04 
20187191 | 连 体 坐 便器 排水 口 配件 Е 16.16 78 1 260.48 1 260.48 
203741@1 | М Е 1616 242 39107 391.07 
21 8-457 RX0.6 | ИЖ MW A ГУЕ 0,6 1041 07 ў 576.65 112.41 464.24 
20255891 | 水 嘴 ( 全 铜 磨 光 ) 个 7.07 19796 197.96 
Z02915@1 | ИЖЕ * 7.07 ~ 107 107 
22 85И 地 油 50 10 个 29 11407 33 25146 7934 
Z00829@1 | А 个 40 1 1160 
23 8-518 地 面 扫除 口 50 10 个 È 41.14 5-и 11.93 042 
200834@1 | 地 而 扫除 口 20 60 
Е] 8-520 地 面 扫除 口 100 1 04 53.14 1.26 20.56 089 
2Z00831@1 | 地 而 扫除 口 个 4 40 7 160 160 
25 8-770 矩形 钢板 水 箱 安装 6m 内 ї 25355 253.55 182.85 383 66.87 
Z01888@1 | 矩形 水 箱 + 1 6000 6000 6000 
26 8-701 ROOK 3218 DN50 内 组 1 98.59 98.59 42.4 56.19 
20212581 | 螺纹 水 表 + 1 220 220 220 
27 8-530 жещ DN40 内 个 1 24.48 24.48 1325 1123 
202078@1 | АЧГ ^ 101 84 84.84 84.84 
28 8-587 EGFR DN32 内 ин 1 118 118 7.95 385 
702087@1 | аст РА + 1 32 32 32 
29 8.526 Waq DN15 内 34 8.86 30124 180.2 121.04 
202074@1 | г] ^ 3434 20 6868 686.8 
30 8.527 ИЯ DN20 内 + 8 9.56 76.48 424 34.08 
Z02075@1 | МГ] * 8.08 25 202 202 
31 8.528 ЖЕП DN25 内 + 4 12.32 49.28 25.44 2384 
202076@1 | МГ] + 4.04 35 1414 141.4 
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续 表 
序号 | жини 子 目 名 称 单位 | теш 单价 元 anz Е 
人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
32 | 6-2993 刚性 防水 套 管制 安 DN50 内 个 1 164.81 164.81 6991 80.68 1422 
зз | 62997 刚性 防水 套 管制 安 DN150 内 个 8 31L67 249336 87856 1379.04 235.76 
34 | 63010 般 穿 墙 套 管制 安 DN20 内 个 24 1841 441.84 141.12 277.92 22.8 
35 6-3011 般 穿 墙 套 管制 安 DN32 内 个 u 23.83 262.13 82) 169.51 10.45 
直接 工程 费 合计 78 466.02 67 30934 967.66 
вм ЛЯ kaskas № 1 450.87 45087 72 338.15 
BM152 脚手架 搭 拆 费 (第 六 册 工业 管道 工程 8203 6152 
(4) 编制 给 水 排水 工程 取 费 表 ， 见 表 1-17。 
表 1-17 单位 工程 
工程 名 称 ， 某 招待 所 辅 楼 给 水 排水 工程 ~, 
序号 费用 名 称 费 率 /(%) 计算 方法 费用 金额 /元 
直接 费 二 人 79915.94 
Т, 直接 工程 费 - 程 量 X Улов I 日 消耗 量 X 人 工 单价 ) 十 (定额 材料 消耗 量 X 材料 单价 ) 7846602 
十 (定额 机 械 台 班 消耗 量 PIENI 
е! 计 费 基础 JF1 E. Усяе хован ИИ Лт 10189.04 
(=) 措施 费 11+1.2+1.3. А 1 449.92 
11 参照 定额 规定 计 取 的 措施 费 按 定额 规定 计 2 532.9 
111 参照 定额 规定 计 取 的 措施 费 中 省 人 工 费 133.23 
12 参照 费 率 计 取 的 措施 费 (2) WO 917.02 
(0 夜间 施工 费 26 ifix RE 264.92 
(2) 次 搬运 费 22 础 1X 费 率 224.16 
(3) 冬 雨 季 施 工 增加 费 29 计 费 基础 JP1X 费 率 295.48 
(4) 己 完 工程 及 设备 保护 费 13 计 费 基础 下 1X 费 率 132.46 
121 К. ЛЕЙ 373.43 
(297 计 费 基础 JF2 12、 省 价 措施 费 506.66 
企业 管理 费 40 QF1 十 JF2) х Ж 427828 
利润 23 OFI+JP2)X 利 润 率 2 46001 
四 规 费 4.1+4.2+4.3+4.4+45 6 854.35 
41 安全 文明 施工 费 а)+@+@® +6) 4 072.75 
m 安全 施工 费 2 (+ 二 十 三 )x 费 素 1733.08 
(2) 环境 保护 费 03 259.96 
(3) 文明 施工 费 06 519.93 
m 临时 设施 费 18 1 559.78 
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续 表 
号 费用 名 称 费 率 /(%) 计算 方法 费用 金额 /元 
42 工程 排污 费 0.26 ЕН 部 门 有 关 规 定 计算 ) 225.3 
43 社会 保障 费 26 кекей 2 253.01 
44 住房 公积金 0.2 (m 173.31 
45 危险 作业 意外 伤害 保险 0.15 (一 十 二 十 三 )x 规 费 费 率 ( 按 实际 工程 投保 争 额 计算 ) 129.98 
н 税金 348 (一 十 二 十 三 十 四 )X 税率 3254.1 
六 给 水 排水 工程 造价 +Z 96 762.68 














(5) 编制 采暖 工程 单位 工程 预算 表 。 根 据 采暖 工程 工程 量 计算 汇总 表 1-15 的 项 目 ， 套 用 2011 年 《山东 省 安装 工程 价 单位 工程 预算 表 ， 见 表 1-18。 


表 1-18 单位 工程 费用 表 ( 二 | 









工程 名 称 ， 某 招待 所 辅 楼 采暖 工程 


































































































其 中 
i WARS TESE ыы 人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
1 8-49 室内 采暖 焊接 钢管 丝 接 DN20 内 10m 2 630.83 1042.49 
2.01614 @1 ВАНИЕ Ш 2042.83 
2 8-50 室内 采暖 焊接 钢管 丝 接 DN25 内 10т 666.2 315.21 17.52 
2Z01615@1 | 焊接 钢管 m 625.1 
3 8-51 室内 采暖 焊接 钢管 丝 接 DN32 内 10 345.62 207.34 10.11 
Z01616@1 焊接 钢管 410.84 
4 8-60 室内 采暖 钢管 (焊接 ) DN40 内 716.44 303.24 143.11 
701220@1 钢管 í 978.92 
5 8-61 室内 采暖 钢管 (焊接 ) DN50 内 Ш 736.68 370.67 156.01 
701221@1 钢管 m 75845 
6 8-91 钢 制 柱 式 散 热 器 10 片 内 ш 组 33.92 4812 
Z01263@1 钢 制 柱 式 散热 器 组 400 
7 8-91 钢 制 柱 式 散 热 器 _10 片 内 组 11872 16842 
20126302 | 钢 制 柱 式 散热 器 组 2 100 
8 8-92 钢 制 柱 式 散热 器 >10 组 262.35 26466 
Z01264@1 钢 制 柱 式 散 热 器 组 4400 
9 8-92 钢 制 柱 式 散热 器 >10 组 2385 240.6 
Z01264@2 | 钢 制 柱 式 散 组 5000 
10 8-92 钢 制 柱 式 散热 器 >10 组 954 96.24 
Z01264@3 | 钢 制 柱 式 散热 器 组 2400 
m 8-527 ЖЕМ DN20 内 个 3816 306.72 
Z02075@1 ПП + 7272 80 58176 58178 
12 8-528 ЖЕ ОМ25р+ 个 24 12.32 295.68 152.64 14304 
Z02076@1 жегп + 2424 120 2908.8 2908.8 
13 8-543 НЕЕ DN50/83 + 1 95.35 95.35 25.97 57.05 12.33 
20102001 | r] 个 1 350 350 350 
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续 表 
序号 | amm 子 目 名 称 单位 тев 单价 元 айл ш 
人 工 合 价 /元 材料 合 价 /元 机 械 合 价 /元 
14 8-544 焊接 法 兰 交 DN65 内 个 1 126.41 12641 34.98 6962 21.81 
Z01021@1 | АМИ + 1 460 460 460 
15 8-543 烛 接 法 兰 阅 DN50 内 个 1 95.35 95.35 25.97 5705 12.33 
Z01020@2 | їх] 个 1 480 480 480 
16 8-543 Hki DN50 内 个 2 9535 7 51.94 1141 24.66 
Z01020@3 | АМП + 2 600 200 1200 
17 8-543 HIRIA DN50 内 个 1 95.35 95.35 25.97 5705 12.33 
Z01020@4__| 法 兰 风门 个 1 2 2 800 2800 
18 8-641 ММ DN10 + м 5542 54.06 136 
Z02526@1 | +} АҢ + 3434 1030.2 1030.2 
19 8-639 НЕНИЯ DN20 个 4 76 95.04 496 4544 
Z03723@1 | 自动 排 气 网 DN20 个 4 30 120 120 
20 103 压力 式 温度 计 控制 器 控制 开关 10m 支 р) 116.74 233.48 198.22 20.6 14.66 
Z00193 |н = К 68 136 136 
21 10-25 就 地 压力 表 、 真 空 表 块 33.38 6676 55.12 10.68 0.96 
Z02402 取 源 部 件 f 86 172 172 
702999 仪表 接头 图 2 9 9 
22 6-3010 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN20 内 и 810.04 258.72 509.52 418 
23 6-3011 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN32 内 > 22 524.26 164.34 339.02 20.9 
24 11-57 管道 剧 银 粉 污 第 一 遍 2.452 678 34.57 3303 
25 11-58 ЖИН ЖЮ Cus 10? 2.452 63.68 33.4 30.28 
26 11-224 管道 玻璃 布 白布 面 刷 沥青 潜 第 一 遍 10т? 5.98 526 258.93 267.07 
27 11-225 ЖИЙ BE ЕЗ fi lilii РНЕ Ж зы 10m2 5. 418.24 219.94 198.3 
28 11-220 管道 玻璃 布 白布 面 剧 调 合 漆 第 10m° 419.92 274.18 145.73 
29 11-221 管道 玻璃 布 白布 面 剧 调 合 漆 第 10m° 348.87 238 110.87 
30 11-952 管道 纤维 类 制品 6 57 内 m ы 420.85 364.04 418 15.21 
702996@1 п? 1.257 81679 816.79 
31 11-1045 管道 玻璃 布 保护 层 10m? 5.98 143.22 141.67 155 
Z00108@1 | mtti п? 8372 96.28 96.28 
32 采暖 系统 调试 费 元 1 133329 1333.29 266.67 1066.62 
直接 工程 费 合计 51 577.83 9 155.19 41 918.89 503.74 
33 BM154 脚手架 搭 拆 费 (第 八 册 给 排水 采暖、 燃气 工程) 元 1 332.37 332.37 83.09 249.28 
3⁄4 BM156 маа 自动 化 控制 仪表 安 元 1 10.13 10.13 253 76 
35 BM152 脚手架 拱 拆 费 (第 六 册 т 元 1 29.61 2961 1А 22.21 
36 BM157 И Кан теш 元 1 81.72 8472 21.18 6354 
37 BM159 еи а EAE ы 元 1 10115 10115 25.29 7586 
557.98 139.49 41849 
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(6) 编制 采暖 工程 取 费 表 ， 见 表 1-19。 


工程 名 称 ， 某 招待 所 辅 楼 采暖 工程 


表 1-19 ”单位 工程 取 费 表 (二 ) 






































































































































序号 费用 名 称 费 率 /(%) 计算 方法 费用 金额 /元 
直接 费 (+0 5295977 
чил 7, 工程 量 X Уло 工 日 消耗 量 X 人 工 单价 ) 十 | БАЗЕ X 材料 单价 ) 十 (定额 机 械 台 班 
с) 直接 工程 费 51577.83 
消耗 量 X 机 械 台 班 单价 )] 
er 计 费 基础 JE1 六 工程 量 x (定额 工 日 消耗 量 X 省 价 7 915519 
© 措施 费 11+12+13+14 1381.94 
11 参照 定额 规定 计 取 的 措施 费 按 定额 规 定 计算 557.98 
Е 参照 定额 规定 计 取 的 措施 费 中 省 人 工 费 13949 
12 参照 费 率 计 取 的 措施 费 (D 十 (2) 十 (3) 十 82396 
m ГЕД 26 парї 23803 
(2) -次 搬运 费 22 20141 
(3) 冬 雨 季 施 工 增加 费 29 265.5 
(4) 已 完工 程 及 设备 保护 费 13 ЖМ ЈЕІ х Ж 119.02 
121 其 中 ， 人 工 费 335.53 
14 总 承包 服务 费 x EET 
ЕЖЕ PTT я 47502 
企业 管理 费 4 (OUF1 十 正 2)X 管 理 3852.08 
利润 — 23 QFI+ 221495 
四 规 费 AIHA: ras 4669.02 
11 安全 文明 施工 费 @)+@+(@%/-(4) 277426 
(0 安全 施工 费 2 (一 十 二 十 三 )X 费 率 1180.54 
(2) 环境 保护 费 03 C+=+=)x ##% 17708 
(3) 文明 施工 费 06 (一 十 二 十 三 )X 费 率 354.16 
(4) 临时 设施 费 18 с+=+=ух@ж 1062.48 
42 工程 排污 费 026 (一 十 二 十 汪 关 规 费 费 率 ( 按 环 保 部 门 有 关 规定 计算 ) 153.47 
43 社会 保障 费 26 (一 十 二 十 三 )X 规 费 费 率 ( 按 建安 工程 量 2.6% 计 算 ) 1534.7 
4.4 住房 公积金 02 (十 二 十 三 )x 规 费 费 率 ( 按 有 关 规 定 计 算 ) 11805 
45 危险 作业 意外 伤害 保险 015 (一 十 二 十 导 )X 规 费 费 率 ( 按 实际 工程 投保 金额 计算 ) 88.54 
五 3.48 (一 十 二 十 三 十 四 )X 税 率 221661 
` 一 十 二 十 三 十 四 十 五 65 912.43 
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(7) 未 计价 材料 表 。 本 工程 未 计价 材料 明细 见 表 1-20. 
表 1-20 未 计价 材料 明细 表 
工程 名 称 ， 某 招待 所 辅 楼 水 暖 工程 





































































































序号 名 称 及 规格 单位 市 场 价 /元 合计 /元 
1 承 插 塑 料 排水 管 DN100 m 28 1 940.69 
2 ИМЕНИЕ DN150 m 35.7 33436 
3 承 插 塑 料 排水 管 DN50 m 8.87 211 
4 承 插 塑 料 排水 管 DN75 m 185 819.51 
5 单 把 调 温 软 管 淋浴 器 f: 32 224 
6 шім DN50 + 40 1160 
7 地 面 扫除 口 DN100 + 40 160 
8 地 面 扫除 口 DN50 P 20 60 
9 挂 斗 小 便器 б 180 181.8 
10 矩形 水 箱 总 容量 6.0m? 个 6000 6000 
u 立 式 水 路 DN15 + 35 11312 
12 连 体 华 便器 680 109888 
13 ЖЫК К+ 69 111504 
14 连 体 坐 便器 排水 口 配件 f 78 1 260.48 
15 жй; £ 24 192 
16 ГА + 1260 8820 
17 АТЫ 个 зи 20 680.8 
18 螺纹 阀门 DN20 个 < 8.08 25 202 
19 螺纹 风门 DN25 个 ] 4.4 35 141.4 
20 ЖЕГП DN40 个 1.01 84 8484 
21 Wap kiq DN32 个 1 32 32 
22 螺纹 水 表 DN50 £ 1 220 220 
23 Wg R l: d JIIW-10-15 小 16.16 20 323.2 
24 水 路 (全 铜 麻 光 )DN15 +£ 1.07 28 197.96 
25 塑料 给 水 管 管 外 径 20mm 以 内 m 63.342 284 1798.91 
26 塑料 给 水 管 管 外 径 20mm 以 内 m 54.366 17 924.22 
27 塑料 给 水 管 管 外 径 25mm 以 内 m 37.128 273 1013.59 
28 塑料 给 水 管 管 外 径 25mm 以 内 m 4131 406 1677.19 
29 塑料 给 水 管 管 外 径 32mm 以 内 m 153 426 65178 
30 塑料 给 水 管 管 外 径 32mm 以 内 m 19.992 583 1165.53 
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序号 名 称 及 规格 单位 数量 市 场 价 /元 合计 /元 
31 外 径 40mm 以 内 m 23.664 587 1389.08 
32 水 管 管 外 答 40mm 以 内 m 1377 702 966.65 
33 塑料 给 水 管 管 外 径 50mm 以 内 m 6.63 733 485.98 
34 塑料 给 水 管 管 外 径 63mm 以 内 m 10.608 938 995.03 
35 FREN DN15 É 3232 32 1034.24 
36 无 承 口 铸铁 排水 管 DN100 m 1.068 4 43.79 
37 WR k 5 7.07 100 707 
38 ИВ * 16.1 120 1 939.2 
39 ЖЮ РЖ r1(8)DN32 + 1646 20 323.2 
40 小 便器 角 型 间 DN15 个 23 2323 
Al 浴盆 下 水 口 ( 铜 ) 套 7 28 197.96 
42 ий 套 16.16 242 391.07 
43 玻璃 丝 布 0.5 ш? 8372 1.15 96.28 
4 播 座 带 丝 堵 2 6.8 13.6 
45 法 兰 阀门 DN50 1 350 350 
46 $R] DN50 1 480 480 
47 iA] DN50 УТ 600 1200 
48 i: W] DN50 Хы 2800 2800 
49 АЧГ DN65 460 460 
50 钢管 DN40 m 54.264 18.04 978.92 
51 钢管 DN50 m 49.572 153 758.45 
52 钢 制 桩 式 散 热 器 每 组 片 数 10 片 以 内 组 2 200 400 
53 钢 制 柱 式 散 热 器 每 组 片 数 10 片 以 内 组 7 300 2100 
54 钢 制 柱 式 散热 器 每 组 片 数 10 片 以 上 组 11 400 4400 
55 钢 制 柱 式 散 热 器 每 组 片 数 10 片 以 上 组 10 500 5000 
56 钢 制 柱 式 散热 器 每 组 片 数 10 片 以 上 组 4 600 2400 
57 焊接 钢管 DN20 267.036 7.65 2 042.83 
58 焊接 钢管 DN25 54.978 1137 625.1 
59 焊接 钢管 DN32 27.948 147 410.84 
60 IREL] DN20 + 7212 80 58176 
61 RANI DN25 + 2424 120 2 9088 
в? 取 源 部 件 2 86 172 
63 手动 放风 网 DN10 3434 30 10302 




















工作 任务 | ` 建筑 安装 工程 定 生计 俐 和 NSNN 














续 表 
序号 名 称 及 规格 单位 数量 市 场 价 /元 合计 /元 
64 GULGA т? 1.256 6 650 816.79 
65 仪表 接头 套 2 4.5 9 
66 ЯНА DN20 114 4 30 120 
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装 工程 取 费 程序 表 可 删 去 未 发 明了 





用 项 目 ， 如 总 承包 服务 











(8) 填写 编制 说 明 。 9 
O 定额 计价 的 依据 : 本 预算 以 某 招待 所 给 排水 、 采 暖 工 程 施 工 图 为 依据 ， 采 用 2006 年 《山东 省 安装 工 人 i) 和 2011 年 《山东 省 安装 工程 价目 表 》 计 价 ， 各 项 工程 费用 计 取 采用 2011 年 《 山 
东 省 安装 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 规 定 的 费 率 。 税 金 按照 工程 所 在 地 为 济南 市 区 计 取 。 


@ 其 他 说 明 ， 本 工程 未 包含 室外 管道 工程 。 
(9) 填写 封面 ( 咯 )。 K 


14 程 定额 计价 实 训 


实 训 选 题 : 下 面 为 建筑 安装 工程 施工 图 实 训 文件 ， 根 据 本 专业 实际 工作 的 4 Е 4 = 工程 施工 图 预算 。 本 阶段 共有 建筑 安装 电气 工程 、 
泵 房 工 业 管道 工程 、 给 排水 、 采 暖 工 程 、 消 防 工程 、 通 风 空 调 工程 方向 的 5 料 杀 用 定额 计价 模式 编制 出 各 安装 工程 的 施工 图 预算 。 
141 电气 安装 工程 定额 计价 实 训 ( 实 训 选 题 一 ) 


本 实 训 要 求学 生 按照 定额 计价 方式 编制 某 住宅 小 区 A ее 与 供电 工程 的 预算 ， RY 

1， 电 气 工 程 设计 说 明 

O 工程 概况 ， 本 工程 为 两 层 框架 结构 ， N 一 层 层 高 3.00m， 二 层 3.00m 项 ， 楼 板 和 坡 屋顶 为 现 浇 混凝土 。 

© 本 工程 设计 依据 如 下 。 

a， 甲 方 提供 的 设计 任务 书 

b. 现行 国家 标准 和 设计 ZBBZH/GJ 18《 民 用 建筑 设计 规范 )、JGJ 16 一 2008《 民 用 建筑 电气 设计 规范 ( 附 条文 说 明 [ 另 册 ])》”GB 50096 一 2011《 住 宅 设计 规范 》、GB 50352 一 2005《 民 用 建筑 设计 通 
则 》、02D 501 一 2《 等 电位 联结 安装 》。 

© 本 建筑 物 供电 电压 为 380/220V， 供 电 方式 为 三 相 五 线 制 供电 ; 供电 电源 采用 交 联 聚 乙烯 绝缘 钢 带 忽 装 聚 氧 乙烯 护 套 电力 电缆 YJV22-0.6/1-5x16 穿 直 径 40mm 锌 锌 钢管 埋 地 ， 由 室外 2m 处 手 孔 井 引 
来 。 电 源 进 入 配 电 箱 后 ， 相 线 接 电 涌 保护 器 SPD， 保 护 零 线 重复 接地 ， 接 地 电阻 不 大 于 4Q。 

图 室内 支线 采用 BV 聚 氧 乙烯 绝缘 铜 芯 导线 穿 KBG 扣压 式 薄 壁 电气 钢 导 管 暗 敷 于 墙 或 吊顶 内 。 

© 配 电 箱 型 号 为 XRM-13 厂家 定制 ， 箱 体 规格 : 高 x 宽 x 厚 二 350mmx400mmx125mm， 配 电 箱 底线 距 地 面 1.7m 安装 ;开关 距 地 面 1.3m 暗 装 ; 卫生间 、 司 房 插 座 距 地 面 1.5m 安装 ， 客厅、 卧室 插座 
距 地 面 0.3m 安装 ， 总 等 电位 端子 箱 和 局 部 等 电位 端子 箱 距 地 面 0.3m 安装 。 

© 壁灯 安装 高 度 2.5m， 镜 前 灯 安装 高 度 1.8m。 

O 换气扇 吸 顶 安装 。 















bE 过 本 阶段 的 实 训 ， 应 会 3 
БА, ЗЕРНА 
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安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 


® 垂直 接地 体 采 用 3 根 长 2.5m 的 L 50mmx50mmx 5mm 的 镀 锌 角钢 ， 接 地 母线 采用 -各 0mmx4mm 的 镀 锌 扁 钢 ， 垂 直接 地 体 经 接地 母线 连接 后 引 至 总 等 电位 箱 和 配 电 箱 。 局 部 等 电位 端子 箱 与 卫生 间 
现 浇 楼 板 钢 筋 网 焊接 ， 卫 生 间 现 浇 楼 板 内 钢筋 采用 两 根 08 钢筋 纵横 焊接 - 

© 未 尽 事宜 均 执行 GB 50303 一 2002《 建 筑 电气 工程 施工 质量 验收 规范 》。 

2， 施 工 图 及 主要 材料 表 


图 1.15 为 供 配 电 系统 图 、 图 1.16 为 一 层 电气 照明 平面 布置 图 、 图 1.17 为 二 层 电气 照明 平面 布置 图 、 图 1.18 为 一 层 电 力 平面 布置 图 、 图 1.19 为 二 层 电力 平面 布置 图 为 A 栋 别墅 电气 施工 图 。 主 要 设备 材 
料 表 





表 1-7。 


3， 施 工 图 预算 文件 的 编制 
施工 图 预算 文件 按 如 下 步骤 编制 。 < 


1) 划分 工程 项 目 


根据 施工 图 划分 工程 项 目 。 «Ў 


2) 计算 工程 量 





根据 划分 的 页 目 计算 工程 量 ， 并 将 结果 填 入 表 1-21 中 。 Ф 





序号 项 目 名 称 计算 式 单位 工程 量 备注 























序号 定额 编号 项 目 名 称 单位 工程 量 备注 



























4) 编制 单位 工程 预 
根据 工程 量 计算 汇 总 表 1-22 的 工程 项 目 ， 套 用 2006 年 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 和 2011 年 《山东 省 安装 工程 价目 表 》， 编 制 单位 工程 预算 表 1-23。 
表 1-23 单位 工程 预算 表 ( 三 ) 


单价 /元 合 价 /元 
主 材 基价 其 中 工资 其 中 机 械 费 ЕЯ 基价 其 中 工资 其 中 机 械 费 








定额 编号 分 项 工程 名 称 单位 数量 









































5) 编制 取 费 程序 表 

根据 2011 年 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》， 计 算 直 接 费 、 间 接 费 、 规 费 、 税 金 及 安装 工程 总 费用 。 
6) 编写 预算 书 编制 说 明 

7) 编制 预算 书 封面 
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图 1.15 供电 系统 图 
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= 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 
































































































































首 是 复明 平面图 1100 
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#116 首 层 照明 平面 图 



















































































- 层 照明 平面 1:100 
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图 1.17 二 层 照明 平面 图 
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” 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 
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图 1.18 首 层 电力 平面 图 
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图 1.19 二 层 电力 平面 图 
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142 和 泵 房 工 业 管道 工程 定额 计价 实 训 ( 实 训 选 题 二 ) 
泵 房 工业 管道 工程 施工 图 设计 文件 如 图 1.20 一 图 1.25 所 示 。 








设计 施工 说 明 
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1.20 设计 施工 说 明 
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工作 任务 1 





建筑 安装 工程 定额 计 
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综合 泵 房 设备 基础 布置 图 loo 


注 :设备 基础 及 留 润 竺 设备 定货 后 需 重 新 校 核 
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图 1.21 综合 泵 房 设 备 基础 布置 图 及 主要 设备 表 
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图 1.22 A 一 A 泵 房 设备 剖面 图 及 泵 房 设备 管线 系统 图 
































总 图 | 建筑 | 结构 | 给 排水 | 要 通 | 电气 
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(D 本 变更 应 建设 单位 场地 要 求 及 定货 设备 要 求 进行 变更 。 
(2) 两 滋 水 管 及 积 水 排 水 可 考虑 向 北 排 。 
(3) 系统 管线 标高 参见 平面 施工 。 
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пайа 


1501341 综合 泵 房 设 备 管线 布置 图 | 





























图 1.23 综合 泵 房 设备 管线 布置 图 
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2” 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 NAN 
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会 | 总 图 | 建筑 | 结构 | 给 排水 | 暧 通 | 电气 
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注 :设备 基础 及 留 润 以 设备 定货 为 准 。 


设计 和 号 
项 H 综合 条 房 变 更 L 专业 | 水 施 


> 所 Я H 期 
ETEA DOD | Е TYT 












































图 1.24 综合 泵 房 设备 基础 布置 图 (变更 ) 
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工作 任务 1 一 
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制 图 
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图 1.25 A 一 A 泵 房 设备 剖面 图 (变更 ) 
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AN 


安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 ЧЧ 





) 


给 排水 、 采 暖 工 程 定额 计价 实 训 ( 实 训 选 题 
某 幼儿 园 项 目 给 排水 、 采 暖 工 程 施工 图 设计 文件 如 图 1.26 一 图 1.35 所 示 。 
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设计 施工 总 说 明 
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三 层 给 水 排水 平面 图 уу 
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图 1.30 三 层 给 水 排水 平面 图 





















































= 


给 水 排水 系统 图 ji 





| 


{> r + 
Е. _ ана 44 ee o 























Em 
я | ля 














ехе 
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三 层 采暖 平面 图 1:100 
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图 1.37 给 排水 设计 说 明 、 主 要 设备 表 
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图 1.38 地 下 一 层 给 排水 消防 平面 图 
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图 1.40 二 层 给 排水 消防 平面 图 
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三 层 给 排水 消防 平面 图 o 












































Е 
上 是 给 排水 消防 平面图 _ и! 











图 1.41 三 层 给 排水 消防 平面 图 
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图 1.42 ”四 ~ 七 层 给 排水 消防 平面 图 
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图 1.45 十 















































































































































































































































т 


(DEAS РІ 






я 全 本 түтө 
т я а) ОО z ы ишо тей] 
| | $| 
































~ 0 ЕЯ 





ср 1ч 











安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 N 








济 压 水 位 控制 网 
DERRY. 


ЖЕ. в/о 
开票 压力 ;20ke/em 








anis P 
Beat D (айда 
atea e 
жа 2 








Ра. # 6 Ait-k q BU 
LE FAK 


给 水 系统 图 (2) тю 消防 水 箱 大 样 图 _1.10 





TERE 
国税 大 楼 
给 水 系统 图 (2) 


消防 水 箱 大 样 图 












































图 1.47 给 水 系统 图 (2)、 消 防水 箱 大 样 图 


79 





i eee... ......... 


i” 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 ММ 





38 





排水 系统 图 „ 





г 
ја 
я 














нын 




















m | 排水 系统 图 9 a 放 
[к m je в 











EEE 





ДНИ ва 
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图 1.53 地 下 一 层 发 电机 房 水 喷雾 平面 及 系统 图 
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1.56 ЖТЕ-7.80 标高 空调 平面 图 
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地 下 层 -7. 80 标 高 通风 平面 图 .00 
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1.57 ”地 下 层 -7.80 标高 通风 平面 图 
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图 1.58 地 下 层 -3.00 标高 通风 平面 图 
















































































































































































































































































































































































#159 一 层 空调 平面 图 
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二 层 空调 平面 图 1:10 
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二 层 空调 平面 图 
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161 三 至 十 一 层 空调 平面 图 
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#162 ”空调 水 管线 系统 图 
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ee 


x< 
培养 学 生 系统 地 运用 所 学 的 有 7 
小 


K 
建筑 安装 工程 工程 量 заи 


у" 产 学 结合 ， 进 一 步 培养 学 生 独立 分 析 解 决 问题 的 能 力 ， 














EDRR ЕГ 相关 知识 权重 
掌握 基本 识 图 能 力 артпа. ИФА. 建筑 安装 施工 工艺 ， 识 图 知识 0.1 
党 所 分 部 分 项 工程 清单 项 目的 划分 ИНН 分 多 入 部 分 项 工 | 清单 子 目 组 成， 工程 量 计算 规则 、 工 程 具体 内 容 | 015 
заан у аласа н Zt 


的 正确 选用 


分 部 分 项 工程 量 、 正 确 选用 清单 子 


工程 量 计算 规则 的 运用 





掌握 分 部 分 项 工程 量 清单 、 措 施 项 目 清 
单 、 其 他 项 目 清单 、 规 费 项 目 清单 及 税 
爹 项 目 清单 计价 表 的 编制 





综合 单价 的 确定 ; 措施 项 目 费 的 确定 ; 暂 列 金 额 ， 暂 估 
价 的 确定 ; 计 日 工 、 总 承包 服务 费 的 确定 ; 规 费 和 税金 
的 确定 





通用 措施 项 目 、 专 业 措施 项 目 、 暂 列 金额 、 暂 估价 、 
计 日 工 、 总 承包 服务 费 、 规 费 及 税金 
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211 ЗУЕВ 
1， 实 训 目的 


(1) 通过 建筑 安装 工程 工程 量 清单 及 计价 编制 的 实际 训练 ， 掌 握 正确 运用 国家 建设 工程 的 相关 法 律 、 法 规 ， 正 确 应 用 国家 现行 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 )、 建 
筑 安装 工程 设计 和 施工 规范 、 标 准 图 集 等 的 基本 技能 。 

(2) 提高 运用 所 学 的 专业 理论 知识 解决 工程 实际 问题 的 能 力 。 

(3) 熟练 掌握 建筑 安装 工程 工程 量 清单 编制 和 清单 计价 的 编制 方法 和 技巧 ， 培 养 编制 建筑 安装 工程 工程 量 清单 及 计 葵 的 

2， 实 训 具体 要 求 


(1) 本 阶段 实 训 包 括 建 筑 电 气 工程 、 给 排水 采暖 工程 、 消 防 工程 、 通 风 空 调 工程 的 工程 量 清单 编制 及 两 大 部 分 内 容 。 主 要 内 容 包 括 : 分 部 分 项 工程 量 清单 及 计价 、 措 施 项 目 清单 及 计价 、 
其 他 项 目 清单 及 计价 、 规 费 项 目 清单 及 计价 、 税 金 项 目 清单 及 计价 。 

(2) 学 生 在 实 训 结束 后 ， 所 完成 的 建筑 安装 工程 工程 量 清单 及 计价 必须 满足 以 下 要 求 : > 

O 建筑 安装 工程 工程 量 清单 及 计价 的 内 容 完整 、 正 确 。 

© 采用 现行 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 统 一 的 表格 ， 建 筑 安装 工程 工程 量 清单 人 y 内 容 的 填写 规范 ， 字 体 工整 、 字 迹 清晰 。 


© 按 规定 的 顺序 装订 成 册 。 Ё 
(З) 课程 实 训 期 间 ， 必 须发 扬 实事 求 是 的 科学 精神 ， 进 行 深入 分 析 研究 ， 按 照 要 
(4) 课程 实 训 应 独立 完成 ， 过 有 争议 的 问题 可 以 相互 讨论 ， Z A 





212 RIAS 


ык x у 
已 知 某 工程 资料 如 下 。 2А x< 

(1) 建筑 安装 工程 施工 图 。 £ 

(2) 施工 说 明 、 建 筑 安装 做 法 说 明 、 结 构 设计 说 NO 1 

(3) 其 他 未 尽 事项 ， 可 根据 规范 、 办 法 、 图 集 及 其 论 选用 ， 并 在 编制 说 明 中 注 明 。 

2. и 


根据 现行 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 )、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 )、《 山 东 省 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 》、《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》、《 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定额 )、《 山 
东 省 安装 工程 价目 表 》 和 指定 的 施工 图 设计 文件 等 资料 ， 编 制 以 下 内 容 。 

1) 建筑 安装 工程 工程 量 清单 文件 

(1) 列 项 目 计算 工程 量 ， 编 制 分 部 分 项 工程 量 清单 。 

(2) 编制 措施 项 目 清单 。 

(3) 编制 其 他 项 目 清单 ， 其 中 包括 : 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 、 暂 列 金额 明细 表 、 材 料 暂 估 单 价 表 、 专 业 工 程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 、 总 承包 服务 费 计价 表 。 

(4) 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 。 

(5) 编制 总 说 明 。 

(6) 填写 封面 ， 整 理 装订 成 册 。 

2) 建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 文件 

(1) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 。 


БОХ % 


工作 任务 2 =s 





(2) 编制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 
(3) 编制 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 


(4) 编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 其 中 包括 以 下 几 项 。 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 、 暂 列 金额 明细 表 、 材 料 暂 估 单 价 表 、 专 业 工 程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 、 总 承包 服务 费 计价 表 。 
(5) 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 。 
(6) 编制 单位 工程 投标 报价 汇总 表 。 


(7) 编制 单项 工程 投标 报价 汇总 者。 
(8) 编制 总 说 明 。 
(9) 填写 封面 ， 整 理 装订 成 册 。 
213 ШЕФИ < 

实 训 时 间 安 排 见 表 2-1. у S 







































1 ЭЙЕ Т.Е ANTAR ИЙҮҮГӨ, ТИТРШ. НЯНИ ` 05 
列 项 目 进行 工程 最 计算 、 ДЕГЕН, ИП ЕЛИ HN 1 

š тити 编制 其 他 项 目 清单 、 二 TT ñ 
сеек [TYYYYTEEIUT ГИТТИ 1 

ы ПЕНА завана PG NCA. авна. вн Е. ФИЛО СВЕН, БИБИ. ЕЕЕ НӨЛ 1 
1 M мнения. JHI. Га аң 05 
5 合计 5 





эй i А 7 实 训 指 导 书 
221 编制 依据 PN № У 
(0) 施工 图 设计 文件 。 入 > 





(2) 现行 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 )、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 )、《 山 东 省 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 》、《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》、《 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》、《 山 
东 省 安装 工程 价目 表 》、《 山 东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 方法 》。 

(3) 现行 的 施工 规范 、 工 程 验收 规范 等 标准 。 

(4) 工程 所 在 地 的 一 般 施工 单位 就 该 类 工程 常规 的 施工 方法 。 

(5) 有 关 造 价 政策 及 文件 。 


2.2.2 ”编制 步骤 和 方法 
1， 编 制 工 程 量 清单 


1) 熟悉 施工 图 设计 文件 

(D 熟悉 图 纸 、 设 计 说 明 ， 了 解 工程 性 质 ， 对 工程 情况 具备 初步 了 解 
(2) 熟悉 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 ， 核 对 尺寸 。 

(3) 查看 详 图 和 做 法 说 明 ， 了 解 细部 做 法 。 
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$$ өө ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө о о о mmm 


2) 熟悉 施工 组 织 设计 资料 

了 解 施工 方法 、 施 工 机 械 的 选择 、 工 具 设 备 的 选择 、 运 输 距离 的 远近 . 

3) 熟悉 建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 

了 解 清单 各 项 目的 划分 、 工 程 量 计算 规则 ， 掌 握 各 清单 项 目的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 及 工作 内 容 。 


4) 列 项 目 计算 工程 量 ， 编 制 工程 量 计算 书 
工程 量 计算 ， 必 须根 据 设计 图 纸 和 说 明 提供 的 工程 构造 、 设 计 尺 寸 和 做 法 要 求 ， 结 合 施工 组 织 设计 和 现场 情况 ， 按 照 清 单 的 项 目 划分 、 工 程 量 计算 规则 和 计量 单位 的 规定 ， 对 每 个 分 项 工程 的 工程 量 进 


行 具体 计算 。 
为 了 做 到 计算 准确 ， 便 于 审核 ， 工 程 量 计算 的 总 体 要 求 如 下 。 
(D 根据 设计 图 纸 、 施 工 说 明 书 和 建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 的 规定 要 求 ， 计 算 各 分 部 分 项 工程 量 。 





(3) 正确 划分 清单 项 目 ， 编 制 工程 量 计算 表 ， 见 表 2-2。 


FS Е 项 目 名 称 项 目 特征 TRA 
1 X 
5) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 ( 见 表 2-3) S 
жү ananman у» 
р: крй. 第 页 共 页 


工程 名 称 ; 
金额 /元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 目 特征 计 | 工程 量 
ш ы 综合 单价 合 价 其 中 : 暂 估价 


(2) 计算 工程 量 所 取 定 的 尺寸 和 工程 量 计量 单位 要 符合 清单 计价 规范 的 规定 。 а КУ 





单位 数量 备注 










































































J 本 页 小 计 ca 


合计 








(D 本 清单 中 的 项 目 编码 、 项 目 名 称 、 项 目 特征 、 计 量 单位 及 工程 数量 应 根据 建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 “分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 及 其 消耗 量 定额 ” 表 进行 编制 ， 是 拟 建 工程 分 项 实体 工程 项 目 及 相 





应 数量 的 清单 。 
(2) 本 清单 中 项 目 编码 的 前 9 位 应 按 “ 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ” 表 中 的 项 目 编码 进行 填写 ， 不 得 变动 。 后 3 位 由 工程 量 清单 编制 人 根据 清单 项 目 设置 的 数量 ， 自 001 起 顺序 编制 。 其 中 1、2 位 为 第 1 级 工 
程 分 类 顺序 码 ， 如 01 表示 建筑 安装 工程 ，02 表示 装饰 装修 工程 ，03 表示 安装 工程 等 ，3、4 位 为 第 2 级 专业 工程 顺序 码 : 5、6 位 为 第 3 级 分 部 工程 顺序 码 ; 7、8、9 位 为 第 4 级 分 项 工程 项 目 名 称 顺序 码 ，10、11、 


12 为 第 5 级 清单 项 目 顺序 码 。 

(3) 工程 量 清单 编制 时 ， 清 单项 目 名 称 应 结合 拟 建 工程 实际 ， 按 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 表 中 的 相应 项 目 名 称 填写 ， 并 将 拟 建 工程 项 目的 具体 项 目 特征 ， 根 据 要 求 填写 在 项 目 特征 栏 中 。 

(4) 分 部 分 项 工程 量 清单 中 的 计量 单位 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 表 中 的 相应 计量 单位 确定 。 

(5) 分 部 分 项 工程 量 清单 中 的 工程 数量 应 按 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 附 录 表 中 的 “工程 量 计算 规则 ” 栏 内 规定 的 计算 方法 进行 计算 。 

工程 数量 的 有 效 位 数 应 遵循 下 列 规定 : 以 “t” 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 3 位 有 效 数字 ， 第 4 位 四 合 五 入 ; @ 以 “m*”"、“m*"、“m” 为 单位 ， 应 保留 小 数 点 后 2 位 有 效 数字 ,第 3 位 四 舍 五 入 : OL “4”. “йй” 
等 为 单位 ， 应 取 整数 。 

(6) 综合 单价 :完成 一 个 规定 清单 项 目 所 需 的 人 工 费 、 材 料 费 和 工程 设备 费 、 施 工 机 具 使 用 费 和 企业 管理 费 、 利 润 ， 以 及 一 定 范围 内 的 风险 费用 。 

(D 暂 估价 ; 招标 人 在 工程 量 清单 中 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 、 工 程 设备 的 单价 以 及 专业 工程 的 金额 - 


6) 编制 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 见 表 2-4) 
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324 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 样 表 ) 

工程 名 称 ; 标 段 : ji 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 计算 基础 REW) 金额 /元 调整 费 率 /(%) 调整 后 金额 /元 备注 
1 夜间 施工 费 
2 二 次 搬运 费 
3 大 型 机 械 设备 进出 场 安 拆 费 
4 完工 程 及 设备 保护 
5 施工 排水 、 施 工 降水 
6 
7 
8 


























冬 雨 季 施 工 增加 费 
地 上 、 地 下 设施 ， 建 筑 物 的 临时 保护 设施 




















有 关 专 业 工 程 的 措施 项 目 




















1.“ 计 算 基础 ”中 安全 文明 施工 费 可 为 “定额 基价 ““ 定 额 人 工 费 ”或 “定额 人 工 费 十 定额 机 械 费 多 ， BRETH “EMATU” 06 
2， 按 施工 方案 计算 的 措施 费 ， 若 无 “计算 基础 ”和 “ 费 率 ”的 数值 ， 也 可 只 填 “ 人 金额 ”数值 ， KR 内 注 明 施工 方案 出 处 (或 


7) 编制 其 他 项 目 清单 ( 见 表 2-5、 表 2-5-1、 表 2-5-2、 表 2-5-3、 表 2-5-4、 表 2-5-5、 表 







目 清单 与 计价 汇总 表 ( 样 : 
工程 名 称 ; В: 
序号 项 目 名 称 计量 单位 金额 /元 备注 
1 暂 列 金额 明细 详 见 表 2-5-1 
2 暂 估价 


2.1 材料 暂 估价 ç 明细 详 见 表 2-5-2 
2.2 专业 工程 暂 估价 07 明细 详 见 表 2-5-3 
2.3 特殊 项 目 暂 估价 x 了 明细 详 见 表 2-5-4 
3 计 日 工 明细 详 见 表 2-5-5 


4 总 承包 服务 费 明细 详 见 表 2-5-6 


页 共 页 









































PO% 
暂 列 金额 在 编制 招标 控制 价 及 投标 报价 文件 时 填 列 ， 在 竣工 结算 文件 中 无 此 内 容 。 
材料 (工程 设备 ) 暂 估 单 价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 











< 
(Ss йй 


а) 暂 列 金额: 招标 人 在 工程 量 清单 中 暂 定 并 包括 在 合同 价款 中 的 一 笔 款项 。 用 于 工程 合同 签订 时 尚未 确定 或 者 不 可 预见 的 所 需 材料 、 工 程 设备 、 服 务 的 采购 ， 施 工 过 程 中 可 能 发 生 的 工程 变更 、 合 同 约定 调整 因 
素 出 现时 的 工程 价款 调整 ， 以 及 发 生 的 索赔 、 现 场 签证 确认 等 的 费用 
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(2) 暂 估价 : 招标 人 在 工程 量 清单 中 应 提供 的 用 于 支付 必然 发 生 但 暂时 不 能 确定 价格 的 材料 、 工 程 设 备 的 单价 、 专 业 工程 以 及 特殊 项 目的 金额 。 特殊 项 目 一 般 包 括 特殊 措施 、 检 验 检测 、 工 程 技术 监督 等 项 目 。 
(3) нт: 在 施工 过 程 中 ， 完 成 发 包 人 提出 的 工程 合同 以 外 的 零星 项 目 或 工作 ， 按 合同 中 约定 的 单价 计价 的 一 种 方式 ， 
承包 服务 费 : 包 人 为 配合 协调 发 包 人 进行 的 工程 分 包 ， 对 发 包 人 自行 采购 的 材料 、 工 程 设备 等 进行 保管 以 及 施工 现场 管理 、 竣 工资 料 





整理 等 服务 所 需 的 费用 





表 2-5-1 暂 列 金额 明细 表 ( 样 表 ) 




















工程 名 称 ; 标 段 : 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计量 单位 元 备注 
1 fl: 此 项 目 设计 图 纸 有 待 完善 
2 
3 
4 




















© G @.- 


此 表 由 招标 人 填写 










如 不 能 详 列 明细 ， 也 可 只 列 暂 定金 额 总 额 ， 书 













工程 名 称 ， 





材料 (工程 设备 ) 名 数量 


序号 称 、 规 格 、 型 号 计量 单位 
暂 估 确认 


















































< 











Gà 9 O @- 


此 表 由 招标 人 填写 “ 暂 估 单 价 "， 并 在 备 单项 目 上 ， 投 标 人 应 将 上 述 材料 、 工 程 设备 暂 估 单价 计 入 工程 量 清单 综合 单价 报价 中 ， 





说 明 暂 估价 的 材料 、 工 程 设 备 拟 用 在 哪 





表 2-5-3 ”专业 工程 暂 估价 及 结算 价 表 


























工程 名 称 : 标 段 : 第 页 共 页 
序号 工程 名 称 工程 内 容 暂 估 金额 /元 结算 金额 /元 差额 元 备注 
1 
2 
з 
4 
合计 
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©®@% @ 


HA “MERR hk 入 投标 总 价 中 ， 结 算 时 按 合同 约定 的 金额 填写 。 





填写 ， 投 标 人 应 将 “ 暂 估 人 金额 ” 
















表 2-5-4 特殊 项 目 暂 估价 表 









特殊 项 目 名 称 
































Өтө 


1， 在 招 投标 阶段 ， 此 表 由 招标 人 填写 ， 投 标 人 按 招标 人 所 列 费 用 计 入 投标 价 中 ; зат а, ОН 










































































工程 名 称 ; 
合 价 元 
也 /元 
序号 项 目 名 称 综合 单价 /元 ЕЕ 实际 
人 工 
1 
2 
ч 
z 材料 a 
1 
2 
材料 小 计 
施工 机 械 
1 
2 
施工 机 械 小 计 
合计 








өтөт 


此 表 暂 定 项 目 名 称 、 暂 定数 量 由 招标 人 填写 ， 编 制 招标 控制 价 时 ， 单 价 由 招标 人 按 有 关 计 价 规定 确定 .投标 时 ， 单 价 由 投标 人 自主 报价 ， 按 暂 定数 量 计算 合 价 计 入 投标 总 价 中 ， 结 算 时 ， 按 发 承包 双方 确认 的 实际 
数量 计算 合 价 。 
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表 2-5-6 总 承包 服务 费 计 价 表 











工程 名 称 ; 标 段 : 第 页 
序号 项 目 名 称 项 目 价值 /元 服务 内 容 计算 基础 费 率 /(%) 金额 元 
1 发 包 人 发 包 专业 工程 
2 发 包 人 供应 材料 




































DHANG 
1， 此 表 项 目 名 称 、 服 务 内 容 由 招标 人 填写 ， 编 制 招 
2， 投 标 时 ， 费 率 及 金额 由 投标 人 自主 报价 ， 计 入 投 


8) 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 ( 见 表 2-6) 





制 价 时 ， 费 率 及 金额 由 招标 人 按 有 关 计价 规定 确定 . g5 
价 中 。 М. 


第 页 共 页 


工程 名 称 ; 
计算 基数 计算 费 率 /(%) 金额 /元 


序号 项 目 名 称 
1 规 费 

安全 文明 施工 费 

环境 保护 费 

文明 施工 费 

临时 设施 费 

安全 施工 费 

工程 排污 费 


社会 保障 和 = 
©% 0096 


1， 编 制 招标 控制 价 、 投 标 报价 文件 时 ， 应 包括 社会 保障 费 。 
2， 编 制 竣工 结算 文件 时 ， 若 由 发 包 人 按 规 社会 保障 费 








































































费用 仅 作 为 计 税 基础 ， 不 计 入 合计 中 。 





9) 编制 总 说 明 


总 说 明 
工程 名 称 : 第 页 共 页 
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DAMDE- 


总 说 明 应 按 下 列 内 容 填写 。 
工程 概况 ; 建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 施 工 现场 实际 情况 、 自 然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 . 





























工程 要 标 和 分 包 范围， 
工程 量 清单 编制 依据 , 
ТИ. №. БЕНИН. 
其 他 需要 说 明 的 问题 
10) 填写 封面 
招 标 人 : Ем 
ET 人 位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 ~ 法 定 R> 
或 其 授权 人 : 或 
或 北齐 ) ЕТТТ 
ям ПІ сола ас 
2А ОЕА АЛИ) ЕТ EHR) 
МОЕ йө 年 月 H 
© @% @- 





封面 应 按 规定 的 内 容 填写 、 签 字 、 盖 章 ， 造 价 员 编制 的 工程 量 清单 应 有 负责 审核 的 造价 工程 师 签字 、 盖 章 . 





11) 整理 装订 成 册 
装订 顺序 , 自 上 而 下 依次 为 : 封面 一 编制 总 说 明 一 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 一 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 一 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ( 包 括 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 、 暂 列 金额 明细 表 、 
材料 暂 估 单 价 表 、 专 业 工 程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 和 总 承包 服务 费 计价 表 ) 一 规 费 税金 项 目 计价 表 一 工程 量 计算 表 一 封底 。 


2， 编 制 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 计价 表 


D 编制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 

а) 计算 综合 单价 。 分 部 分 项 工程 量 清单 计价 ， 其 核心 是 综合 单价 的 确定 。 综合 单 价 的 计算 一 般 应 按 下 列 顺序 进行 。 

O 确定 工程 内 容 。 根 据 工 程 量 清单 项 目 名 称 和 拟 建 工程 实际 ， 或 参照 “分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设置 及 其 消耗 量 定额 ” 表 中 的 “工程 内 容 "， 确 定 该 清单 项 目 主体 及 其 相关 工程 内 容 。 
O 计算 工程 数量 。 根 据 现行 湖北 省 建筑 安装 工程 工程 量 计算 规则 的 规定 ， 分 别 计算 工程 量 清单 项 目 所 包含 的 每 项 工程 内 容 的 工程 数量 。 
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图 计算 单位 含量 。 分 别 计算 工程 量 清单 项 目 每 计量 单位 应 包含 的 各 项 工程 内 容 的 工程 数量 。 
计算 单位 会 量 = 第 加 步 计算 的 工程 数量 二 相应 清单 项 目的 工程 数量 
@ 选择 定额 。 根 据 第 @ 步 确定 的 工程 内 容 ， 参 照 《 山 东 省 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 》 中 “分 部 分 项 工程 量 清单 项 目 设 置 及 其 消耗 量 定额 ” 表 中 的 定额 名 称 和 编号 ， 选 择 定额 ， 确 定 人 工 、 材 料 和 机 
械 台 班 的 消耗 量 。 
© 选择 单价 。 根 据 《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》 规 定 的 计算 方法 ， 参 照 工 程 造价 主管 部 门 发 布 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 的 价格 信息 ， 确 定 其 相应 单价 。 
© 计算 清单 项 目 每 计量 单位 所 含 某 项 工程 内 容 的 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价款 。 
“工程 内 容 ” 的 人 、 材 、 机 价款 = 》 [第 @ 步 确定 的 人 、 材 、 机 消耗 量 X 第 @ 步 选择 的 人 、 书 价 ]X 第 @ 步 计算 的 单位 含量 
Ф 计算 工程 量 清单 项 目 每 计量 单位 人 工 、 材 料 、 机 械 台 班 价 款 。 
工程 量 清单 项 目 人 、 材 、 机 价款 = 第 @ 步 计算 的 各 项 工程 内 
选 定 费 率 。 根 据 《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》 规 定 的 计算 方法 ， 参 照 工程 造价 主管 部 门 发 布 的 相 率 
FS 







、 机 价款 之 和 
时 要 结合 本 企业 和 市 场 的 实际 情况 )， 确 定 管理 费 率 和 利润 率 。 
计算 综合 单价 。 

安装 工程 综合 单价 一 第 @@ 步 计算 人 、 汕 理 费 十 利润 


® 计算 未 计价 材料 费 。 








未 计价 材料 费 三 书 “ЕН АЙ 
(2) 将 第 (1) 项 计算 结果 填 入 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 中 ， 见 表 2-7. 
综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 ; 标 段 : 第 页 共 页 
项 目 编码 ж 计量 单位 
` 清单 综合 单价 组 成 明细 

















单价 /元 合作 元 
定额 编号 жй 定额 单位 
i EMK iii шш = Н [TT] э йс АТ [ДИЛ 77 管理 费 和 利润 
SZ x 小 计 










































































WLA 未 计价 材料 费 
清单 项 目 综合 单价 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 暂 估 合 价 /元 
材料 费 
明细 
其 他 材料 费 — = 
材料 费 小 计 一 = 
©®@% @ 


如 不 使 用 省 级 或 行业 建设 主管 部 门 发 布 的 计价 依据 ， 可 不 填 定额 项 目 、 编 号 等 . 
招标 文件 提供 了 暂 估 单价 的 材料 ， 按 暂 估 的 单价 填 入 表 内 “ 暂 估 单 价 ” “ 暂 估 合 价 ” 


ШИ ил 








工作 任务 2 =i 





2) 编制 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 见 表 2-8) 
#28 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 (一 ) 
工程 名 称 ， вй. 第 页 共 页 


金额 /元 
综合 单价 合 价 其 中 : 暂 估价 





序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 量 
1 
2 
3 
4 
5 


本 页 小 计 


合计 




















































OMODE 


为 计 取 规 费 等 的 使 用 ， 可 在 表 中 增设 其 中 : “定额 人 工 费 








表 2-8 中 的 单价 措施 项 目的 综合 单价 的 确定 同 分 部 分 项 工程 综合 киж 





下 列 顺 序 进行 。 
а, 应 根据 措施 项 目 清单 和 拟 建 工程 的 施工 组 织 设计 ， 确 定 措施 项 目 。 ”~、 
. 确定 该 措施 项 目 所 包含 的 工程 内 容 。 ` 


„ЖР 


b. 

с, БИ Ш НЕЕ TPE T. ARN, ¿yi iw RP 命 每 项 工程 内 容 的 工程 量 。 x 

d. 根据 步骤 b 确定 的 工程 内 容 ， 参 照 《 山 东 省 安装 工程 工程 最 清 4 法 ) 中 м? E 额 ” 表 中 的 消耗 量 定额 ， 确 定 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 消耗 量 。 
e. 

£ 








,根据 《山东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》 规 定 | 4 或 参照 工程 造价 主管 部 门 发 布 的 价格 信息 ， 确 定 相应 单价 。 


PASE, PETREM Е 2 
计算 措施 项 目 所 含 某 项 工程 内 容 的 人 工 、 材 料 和 机 械 台 ТК. Жее. 
“工程 内 容 Унт У (步骤 dd 确定 的 人 、 机 消耗 量 X е 选择 的 人 、 材 、 机 单价 )x 步 又 c 工 程 量 


计算 措施 项 目 人 工 、 材 料 和 机 械 台 班 价 款 。 
措施 项 目 人 、 材 、 机 价款 = 第 f 步 计算 的 各 项 工程 内 容 的 人 、 材 、 机 价款 之 和 
h. 根据 《山东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》 规 定 的 计算 方法 ， 参 照 工 程 造价 主管 部 门 发 布 的 相关 费 率 (投标 时 结合 本 企业 和 市 场 的 实际 情况 )， 确 定 管理 费 率 和 利润 率 。 
3) 编制 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 见 表 2-4) 
(1) 确定 措施 项 目 。 投 标 人 在 措施 项 目 费 计算 时 ， 可 根据 施工 组 织 设计 采取 的 具体 措施 ， 在 招标 人 提供 的 措施 项 目 清单 的 基础 上 ， 增 加 其 未 列 的 措施 项 目 ， 对 措施 项 目 清单 中 列 出 而 实际 未 采用 的 措施 
项 目 进行 零 报价 。 
(2) 计算 措施 项 目 费 。 
总 价 措施 项 目 费 可 按 费 用 定额 的 计 费 基础 和 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 费 率 进行 计算 ， 如 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 提 供 了 以 下 计算 方法 。 
建筑 安装 工程 措施 项 目 费 一 分 部 分 项 工程 费 的 人 工 费 X 相应 措施 项 目 费 率 
4) 编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ( 见 表 2-5、 表 2-5-1、 表 2-5-2、 表 2-5-3、 表 2-5-4、 表 2-5-5、 表 2-5-6) 
5) 编制 规 费 、 税 金 项 目 计价 表 ( 见 表 2-6) 
6) 编制 单位 工程 费用 汇总 表 ( 见 表 2-9) 


105 ААА 





“ОШ 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 





表 2-9 ”单位 工程 招标 控制 价 /投标 报价 汇总 表 ( 样 表 ) 








工程 名 称 ; 标 段 : 第 页 共 页 
序号 汇总 内 容 金额 /元 其 中 : 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 工程 
11 




















2 措施 项 目 
21 其 中 ， 安 全 文明 施工 费 

3 其 他 项 目 “= 
зл 其 中 ， 斩 { 列 金额 ` 
32 其 中 :专业 工程 暂 估价 

3.3 其 中 ; iH T Š 











34 其 中 ， 总 承包 服务 费 
4 规 费 

























©з @ Чё @- 


本 表 适 用 于 单位 工程 









D 编制 单项 工程 费用 江 


CELH Pki 






其 中 /元 





序号 单位 工程 名 称 金额 /元 



































暂 估价 安全 文明 施工 费 规 费 
1 
2 
з 
合计 
©®@% @- 
KREMT ALAR 制 价 或 投标 报价 | 暂 估 价 包 括 分 部 分 项 工程 中 的 暂 估价 、 专 业 工 程 暂 估价 和 特殊 项 目 暂 估 价 
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工作 任务 2 =>; 





安装 工程 工程 量 清 
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8) 编制 总 说 明 


工程 名 称 : 第 页 共 页 









Ga ae 
总 说 明 应 按 下 列 内 容 填写 。 
工程 概况 :建设 规模 、 工 程 特征 、 计 划 工 期 、 合同 工期 、 实 际 工期 、 施 工 现场 及 变化 情况 、 рУ 


9) 填写 封面 


自然 地 理 条 件 、 环 境 保护 要 求 等 ， 编 制 依据 、 清 单 计价 范围 等 。 






























€e: и" 
招 ж A: 
工程 名 W 
投标 总 价 (小 写 ) 
(к= 
= 
Тү x= 
WI Ж) 
法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) 
编 м Л: 
(造价 人 员 签 字 盖 专用 章 ) 
编制 时 间 : 年 月 H 











10) 整理 装订 成 册 

装订 顺序 ， 自 上 而 下 依次 为 : 封面 一 编制 总 说 明 一 单项 工程 投标 报价 汇总 表 一 单位 工程 投标 报价 汇总 表 一 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 一 措施 项 目 清单 与 计价 表 一 其 他 项 目 清单 与 计价 表 (包括 其 他 项 目 
清单 与 计价 汇总 表 、 暂 列 金额 明细 表 、 材 料 暂 估 单 价 表 、 专 业 工 程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 和 总 承包 服务 费 计价 表 ) 一 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 一 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 一 措施 项 目 清 单 综合 
单价 分 析 表 一 分 部 分 项 工程 量 计算 表 一 封底 。 
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2.3.1 





23 建筑 安装 工程 工程 量 清单 编制 实例 


建筑 电气 工程 工程 量 清单 编制 实例 







1) 编制 分 部 分 项 工 
(1) 根据 工程 施工 - 程 工程 量 计算 规范 》 列 出 主 项 。 
(2) 根据 所 列 项 目 填写 清单 项 目的 编码 和 计量 单 f 
(3) 确定 清单 工程 量 项 目的 主 项 内 容 和 包含 的 附 项 内 容 。 
(4) 根据 施工 图 、 项 目 主 项 内 容 和 计价 规范 中 的 工程 量 计算 规则 ， 计 算 主 项 工程 量 和 附 项 工程 量 。 
(5) 按 《 通 用 工程 量 计算 规范 》 规定 的 项 目 编码 排列 顺序 ， 形 成 工程 量 清单 。 

2) 编制 措 单 7 Хх, 

措施 项 目 清单 的 项 目 见 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 )， 如 果 是 投标 人 ,项目 选取 根据 施 卫 企业 网 定 的 施工 组 织 设计 决定 。 招 标 人 一 般 不 予 考虑 。 
3) 其 他 项 目 清单 

编写 其 他 项 目 清单 依据 两 个 内 容 ， om 




















是 承包 商 根据 招标 文件 或 承包 工程 的 实际 需要 发 生 了 分 包工 程 ， 承 包 商 要 提出 总 承包 服务 费 项 目 。 






! 工 作 项 目 表 
零星 工作 是 指 分 部 分 项 工程 量 以 外 的 工作 项 目 ， 实 际 工程 发 生 这 些 费 用 时 吐 赠 填写 零 坚 工作 项 目 表 ， 如 果 没 有 发 零星 工作 项 目 表 。 
5) 总 说 明 





说 明 包 含 工 程 概况 、 工 程 总 包 和 分 包 范 围 、 工 程 量 清单 编制 





- 程 材料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 、 自行 采购 材料 的 名 称 、 规 格 、 型 号 、 数 量 等 、 预 留 金 、 自 行 采购 材料 的 金额 数量 等 ， 


编写 总 说 明 内 容 。 
封面 必须 按 规定 格式 填写 。 2А xx 
”3 


8 
2， 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 J 
根据 图 1.2 一 图 1.6 所 示 ， 按 照 《 通 用 安装 工程 AN MG) ЗЛЕТОВО EIR KEAR 2-11. 





























表 2-11 主要 项 目 表 
序号 项 目 编号 项 目 名 称 单位 工程 数量 计算 式 序号 项 目 编号 项 目 名 称 单位 工程 数量 计算 式 

1 010101001 管 沟 挖 填 m п 030409004 均 压 环 m 
2 030404017 配 电 箱 安装 台 12 030409008 等 电位 端子 箱 台 
3 030404033 Ай 台 13 030411001 кїї т 
1 030404034 照明 开关 个 14 030411004 配 线 m 
5 030404035 插座 个 15 030411006 ва 个 
6 030408001 电力 电缆 m 16 030412001 普通 灯具 套 
7 030408003 电缆 保护 管 m 17 030412004 装饰 灯 套 
8 030408006 电力 电缆 头 № 18 030414002 送 配 电 装 置 系统 调试 系统 
9 030409001 接地 极 根 19 030414011 接地 装置 调试 系统 
10 030409001 接地 母线 m 






































列 出 主 项 后 再 计算 工程 量 ， 计 算 时 注意 : 一 是 主 项 的 单位 ， 二 是 工程 量 的 计算 规则 。 完 成 后 按 项 目 编号 排列 次 序 ， 


表 2-12 分 部 分 项 工程 量 清单 (一 ) 


工作 任务 2 


形成 分 部 分 项 工程 量 清单 。 本 例 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 2-12. 


































































































序号 | ”项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 单位 ЕН 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 名 称 单位 РЫ 
1010101001001) 电缆 沟 挖 填 “| 一 般 士 沟 ， 深 0.9m m |2049 030409001001 | ”接地 极 暗 : 接地 极 暗 装 根 3 
1. 类别: 户 内 配 电 箱 XRM-13 
2 | 030404017001 | 。 配 电 箱 |2. 安装 方式 ( 仅 适用 于 成 套 配 电 箱 ); 距 地 1.7m 安装 台 1 030409002001 | 。 接地 及 母线 m 1 
3， 半 周 长 或 回路 数 ，350x 400X125( 宽 高 厚 ) 
ч 1， 名 称 。 卫 生 间 换气扇 Р 
А 母线 数 设 
з 030404033001 | РАЙ 。 |。 地 号、 规格 :300x300 Ф| 4 030409002002 |, EMAAR | 接地 母线 数 设 m | 535 
ку || 名称， 暗 装 单 联 开关 9 
4 | 030404034001 | 照明 开关 |。 мө мы TeL 多 格 明 银 的 S80 系列 10A/220V |^® |8 03040900; Е 均 压 环 安装 m | 64 
1. ИВ: 暗 装 延 时 开关 _ 
“ 位 端子 位 端子 
5 [030404034002] 照明 开关 2， 型 号 、 规 格 :TCL 罗 格 朗 MI 580 系列 10A/220V 个 ( 套 )| 2 等 电位 端子 箱 | 等 电位 端子 箱 台 1 
1， 名 称 ， 暗 装 双 联 开 关 е 
1 生 间 等 电 们 生 间 等 电位 台 
в | 03040403403 | 昭明 开关 |。 мы” WB: TCL PD 银 的 S80 系列 10A/220V | Т 409008002 | 卫生 问 等 电位 箱 | 卫生 间 等 电位 箱 f 1 
1， 材 质 ， 扣 压 式 落 避 电气 钢 导 管 
1， 名 称 ， 暗 装 三 联 开关 
7 | 030404034004 | ”照明 开关 型 号 Я Е я я гр 030411001001 电气 配 管 |2. 规格 : KBG16 m |12347 
ATSA ыйы ou ad анара 5 з. понели слани ови: ERK: Эй. MAENE 
1， 材 质 ， 扣 压 式 落 壁 电气 钢 导 管 
1. ИВ: 暗 装 双 控 开关 
8 | 030404034005 | ”照明 开关 я юра 0304110 配 管 |2. 规格 : KBG16 т | 5995 
ую, Meik: 罗 ч А n 
НИНЕ z< SL |. КЕД ЕЛИНЕ ФАК), ТИН 
ч 1. 材质， 扣压 式 沙 壁 电气 钢 导 管 
1. 名称 :， 瞳 装 组 合 开关 插座 
9 |030404035001 插座 2 fai нд а хаа g 系列 20V3 孔 © 1 411001003 电气 配 管 |2. 规格 : KBG20 m |13637 
ET > r a 3， 配 管 形式 及 部 位 (不 适用 于 金属 软 管 )， 墙 、 混 凝 土 暗 配 
1。 名称， 暗 装 单 相 三 孔 捅 座 wal 1. 材质 ， 扣压 式 薄 壁 电气 钢 导 管 
10 | 030404035002 插座 2， 型 号 、 规 格 : TCL 3 Б y RI 系列 10A/220V 防 | 个 ( 套 ) | 1 030411001004 电气 配 管 |2. 规格 : KBG25 m 1764 
ii 3， 配 管 形式 及 部 位 (不 适用 于 人 金属 软 管 )， 墙 、 混 凝 土 暗 配 
1， 种 类 ( пред): FAR 
1， 名 称 ， 暗 装 单 相 五 孔 插 座 A књ 线形 式 fy 户 ТГ 
11 | 030404035003 插座 2， 型 号 、 规 格 ，TCL 罗 格 朗 银 揭 S8.0 系列 10A/220V 个 ( 套 ) | 18 030411004001 电气 配 线 。 |2， 导 线 用 途 、 配 线形 式 、 wis 户 内 照明 线 穿 管 数 设 т | 446.63 
3. №5. Hk BV25mm' 
1. 名 称 。 暗 装 单 相 三 孔 插 座 1. 种 类 (导线 、 母 线 )， 导线 
12 | 030404035004 插座 2. 型号、 规格 : TCL ЭН RE 580 系列 10A/220V | 个 ( 套 ) | в 030411004002 电气 配 线 |2. 导线 用 途 、 配 线形 式 、 部 位 ， 户 内 插座 线 穿 管 敷设 m |40886 
熔断 器 3. 型号、 规格 ，BV2.5mmy 
1. №6; YJV22 0.6/1 1. 种 类 (导线 、 母 线 ): 导线 
13 | 030408001001 | ”电力 电缆。 |2. 规格 ，5x16 m |7153 030411004003 电气 配 线 。 |2， 导 线 用 途 、 配 线形 式 、 部 位 : 户 内 插座 线 穿 管 数 设 m | 5292 
13。 敷设 方式 ， 穿 管 埋 地 3， 型 号 、 规 格 ，BV4mm” 
1. НИ: НИЕ 
14 [030408003001 | 电缆 保护 管 |2. 规格 : 40mm m | 7453 030411006001 жй 接线 合 个 4 
3. йу: 埋 地 
15 | 03040800600: | 电缆 终端 类 ”| 电缆 终端 头 YJV22 06/1 5X16 +. 1 030411006002 开关 盒 Е ны 61 





109 “ЭЭЭ 





© 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 NAN 


$$ e e ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө о | 















































































#4 
工程 
序号 | “项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 单位 序号 | ARRS 项 目 名 称 项 目 名 称 单位 ==: 
1. ив: МЕНТ 
? 1. 名称， 半球 吸 项 灯 
31 | 030412001001 | ”普通 灯具 套 37 | 030412004003 装饰 灯 2. 型 号 、 规 格 ，TCL MET 套 1 
2， 型 号 、 规 格 :TCL 吸 项 灯 直径 300mm 3. лди, ПЕ 
š 名 称 : 简 灯 
1. 名称， 方形 吸 项 灯 
32 | 030412001002 | ”普通 灯具 š “© 套 зв | 030412004004 | p+ NE 号、 规格 ，TCL Wr 150mm 套 | 18 
2. 型号、 规格 TCL 羊皮 吸 顶灯 49 X47 НИИ AS 
зз 0304120003 шї Au mi TeL иат £ 39 |030412004005 е же. mi. TeL ta s| 
. MG, Жн š 3. REER ESSA 
š 1. #0: Г = 1， 电 压 类 别 (交流 或 直流 );， 交流 
34 | 030412001004 | 。 普通 灯具 fy ме мы TCL мышы 套 40 OWAB ау 或 KV): V 系统 | 1 
1. И. 
35 | 030412004001 装饰 灯 2， 型 号 、 规 格 ，TCL15 头 花灯 套 417030 1001 | “接地 网 调试 “| 接地 网 调试 系统 1 
3 安装 形式 及 高 度 ， 吊 杆 
1. 名称， 花灯 
зв | 030412004002 | йит |2. 型 号 、 规 格 ，TCL9 头 花灯 套 = _ = | > 
3， 安 装 形 式 及 高 度 ， 吊 杆 
3， 措 施工 程 量 清单 编制 2 
措施 项 目 清单 含 通用 措施 项 目 和 专业 工程 措施 项 目 。 按 《山东 省 г аннин Же. ЦИ ЯТ. 夜间 施工 、 二 次 搬运 、 冬 雨季 大 型 机 械 设备 进出 场 及 安 拆 、 施 工 排水 、 
施工 降水 、 留 置 设施 及 建筑 物 的 临时 保护 措施 、 已 完工 程 及 设备 保护 的 按 常 规 施工 方法 选择 列 项 。 


项 目 。 专业 шыш 目 及 计算 规则 》 所 列 内 容 ， 对 能 够 预见 肯定 


4 其 他 项 目 清单 与 零星 工作 项 目 表 Z 
本 例 无 。 S J 
5， 总 说 明 N 

总 说 HB 


工程 名 称 : ххх XX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 第 x 页 共 X 页 


1. 工程 概况 : 

本 建筑 物 建筑 面积 220m?*，2 层 ， 钢 筋 混凝土 框架 结构 ，1 层 层 高 3m，2 层 3m 处 设 轻 钢 龙骨 吊顶 ， 楼 板 及 坡 屋顶 现 浇 。 
2. 招标 范围 : 

照明 与 供电 系统 安装 。 

3。 编 制 依据 : 

本 工程 量 清单 依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 ) 和 施工 图 、 标 准 图 编制 。 

4. 投标 人 应 按 《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 规 定 的 统一 格式 ， 提 供 “分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ”-。 
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232 ”建筑 电气 工程 工程 量 清单 投标 报价 编制 实例 


建筑 安装 工程 的 投标 报价 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 、 规 费 和 税金 组 成 。 由 于 实行 合理 的 低 价 中 标的 原则 ， 投 标 人 一 旦 中 标 ， 其 投标 报价 就 具有 法 律 效 力 ， 因 此 工程 量 清单 计价 文件 
编制 得 是 否 合理 对 投标 人 能 香 中 标 以 及 中 标 后 能 否 和 盈利 就 显得 极为 重要 。 

工程 量 清单 计价 的 依据 主要 有 : 工程 量 清单 、 施 工 | 消耗 量 定额 、 费 用 定额 、 企 业 定 额 、 施 工 方案 、 工 料 机 市 场 价格 等 。 本 工程 实例 以 231 节 的 清单 工程 量 、 施 工 图 ，2011 年 《山东 省 建设 工程 费 
用 项 目 组 成 及 计算 规则 》，2006 年 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 ),《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》, 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 为 依据 ， 介 绍 工程 量 清单 计 
价 的 过 程 。 

1， 计 算 分 部 分 项 工程 综合 单价 


分 部 分 项 工程 综合 单价 依据 计价 工程 量 和 人 、 机 、 料 的 市 场 价格 确定 。 < 
КӨ 45 元 / 工 日 计算 。 


1) 人 机 料 的 价格 确定 因素 
(D 人 工 单价 确定 ， 确 定 人 工 单价 可 以 有 多 种 方法 ， 其 中 最 常用 的 方法 就 是 在 定额 人 工 单价 的 基础 上 乘 以 适当 s 
(2) 材料 单价 的 确定 : EEM EK EAER В RR AEE, EHAE EHRE И, 测定 材料 的 价格 后 最 终 确定 综合 单价 中 的 材料 价 ， 本 例假 设 未 计价 材料 价格 经 过 综合 
测算 以 后 为 表 1-12 未 计价 材料 明细 表 所 示 的 材料 价格 。 
(3) 机 械 台 班 费 的 确定 : 机 械 费 要 考虑 折旧 费 、 大 修 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 运输 费 、 нех 
ҷи 
















本 例 没有 大 型 机 械 设备 的 使 用 。 
2) 分 部 分 项 工程 综合 单价 的 计算 > 
分 部 分 项 工程 综合 单价 的 计算 方法 如 图 2.1 所 示 。 表 2-13 一 表 2-53 为 本 实例 工程 分 部 分 项 
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N ] 表 2.13 e nen 


XX хх 


















































010101001001 计量 
单价 组 成 明细 
жюн 定额 名 称 定额 单位 | щш ыр кн 
人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
2-556 电缆 沟 挖 填 一 般 士 沟 1 26.18 0 0 16.49 26.18 0 0 16.49 
人 工 单价 小 计 26.18 0 0 16.49 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 42.67 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 其 他 材料 费 
材料 费 小 计 
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жола ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (二 ) 
工程 名 称 ，XX XX 房 地 产 开发 公司 A 型 别 坚 
项 目 编码 030404017001 配 电 箱 计量 和 
тта а Е ЕГА 
EMER EARE жк KIR RIR нї | има | PARAAN 
2-264 ЖЕНЕ A CR Юн 半 周 lm 内 в 1 90.63 90.63 80.62 0 57.09 
2-332 无 端子 外 部 接线 2.5m 内 10 个 32 1108 35.46 23.87 0 22.34 
2-333 无 端子 外 部 接线 6m 内 107 0.3 15.11 4.53 2.24 0 2.86 
人 工 单价 小 计 130.62 106.73 0 82.28 
ЕН ЖУЛЫН 下 计价 材 料 家 1000 
1319.64 
ЕАН. №. ЛЇЇ} те | ВЕ | Винил | ВИНЕ 
е š 户 内 配 电 箱 XRM-13 悬挂 嵌入 式 半 周 长 LOm 1000 1000 
ем MEHRA 106.73 0 
材料 费 小 计 1106.73 
№215 分 部 分 
[ 程 名 称 ，X XXX 房地产 开发 公司 A 型 别 时 























合 单价 计算 表 (三 ) 
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第 3 页 共和 页 
项 目 编码 030404033001 a Hu 计量 单位 ШЕЛ 
TID: ҮДТ = 
Š w " 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 йй 定额 单 们 量 
=e Saa з Ий р ИН їйт [титыниы | Arm | инт | имя [ТЫЫ 
2-1932 ШШ] в 1 226 A 0.29 19.37 30.74 2.26 0.29 19.37 
f 小 计 x 30.74 226 0.29 19.37 
ЖҮН 135 
单价 187.66 
EET T БҮЗ їйї | ñf | FO | ОР 
台 1 135 135 
вали NEHRA = 226 = 0 
材料 费 小 计 137.26 = 0 
工程 名 称 ，X X хх РЕ АН АЖ 第 4 页 共 41 页 
项 目 编码 030404034001 照明 开关 计量 单位 个 ( 套 ) 
ЕЛ] 
| я Яй ЕТЕ 
定额 编号 定额 名 称 КП 数量 
so sa 5 = KIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | ATA 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
2-1865 单 联 单 控 板式 暗 开 关 10 套 0.1 42.82 5.97 0 26.98 428 06 0 2.7 
人 工 单价 小 计 428 06 0 
ЖИЦЕ РЕДИ РНИИ 28.46 
清音 项 目 综合 单价 36.03 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 EE 单价 元 | ñW | 暂 信 单价 元 | 暂 信 合 价 /元 
ч 单 联 开关 单 联 只 1.02 27.9 2846 
инн REHANA 06 0 
材料 费 小 计 2906 0 
Гиз 
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R217 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 五 ) 
工程 名 称 ; 


XXXX 房 地 产 开发 公司 A 型 别墅 第 5 页 共 41 页 























































































































































































































页 目 编码 030404034002 项 目 名 称 计量 音 个 ( 套 ) 
清单 综合 单价 组 成 明细 
wata š < 单价 /元 合 价 元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 们 数量 
Бш маша шайы z RIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | ATA 材料 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
2-1865 单 联 单 控 板式 暗 开关 10 套 01 42.82 5.97 0 26.98 428 08 0 27 
人 工 单价 小 计 428 0.6 0 2.7 
СНС 53 元 / 工 日 未 计价 村 料 费 55.08 
清单 项 目 综合 单价 62.65 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 Ми 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
延 时 开关 单 联 只 102 54 55.08 
TUE 
BIR NEHHA = 08 = 0 
材料 费 小 计 = 55.68 = 0 
№218 分 部 分 项 ss 计算 表 ( 六 ) 
LFL хох XX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 第 6 页 共和 页 
MHR 030404034003 273 CULES 计量 单位 ТО) 
ЖЕ ЙГ НИН 
单价 /元 TTE 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 量 
Sapsi ыш шше бя r) ин т [иттин] Are | нит | имя mamaq 
2-1866 双 联 单 控 板式 暗 开关 10 f 0.1 ч, 7.71 0 28.25 448 0.77 0 283 
人 工 单价 小 计 448 077 0 283 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 43.86 
ме: її [ir 51.93 
ЕМУ 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
АЙК 只 102 43 4386 
Били J KEHNA 一 = 077 = 0 
材料 费 小 计 = 1163 = 0 
表 2.19 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (七 ) 
LFL Bu. > XXX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 第 7 页 共 41 页 
项 目 编码 030404034004 照明 开关 计量 单 个 ( 套 ) 
成 明细 
аа 单价 /元 БҮЛ 
定额 编号 ата 定额 单位 
аша eie ii ass: AIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | лт 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
2-1867 联 单 控 板式 暗 开关 10 套 0.1 46.85 9.44 0 29.52 4.69 0.94 0 2.95 
人 工 单价 小 计 469 0.94 0 2.95 
综合 工 日 (安奈 )53 元 人工 日 未 计价 材料 费 56.1 
清单 项 目 综合 单价 64.7 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 E 单价 /元 Ai 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
三 联 开关 : 只 1.02 55 56.1 
DE 
材料 费 明细 其 他 材料 费 一 094 = 0 
材料 费 小 计 一 5705 = 0 
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R220 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 八 ) 















































































































































[ 程 名 称 ，X XXX 房地产 开发 公司 A 型 别 时 жадай 
项 目 编码 030404034005 k 照明 开关 计量 单位 个 ( 套 ) 
价 组 成 明细 
单价 元 PTE 
定额 编号 定额 名 称 жш 数量 
аша шышы ы АТ Н имя „| 管理 费 和 利润 | ALA НН имя [YT 
2-1871 单 联 双 控 板式 暗 开 关 10 套 0.1 42.82 7.12 0 26.98 428 0.71 0 27 
人 工 单 价 小 计 4.28 071 0 27 
ЕН ИЕН KHAA 357 
清单 项 43.38 
EE 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 17 数量 单价 元 | 合 价 /元 | ул | WASIN 
双 控 开关 单 联 只 1.0 35 35.7 
ТТ 
NERAN ТИНЕ = ГУД = 0 
材料 费 小 计 = 3641 = 0 
表 2.21 分 部 分 项 R QER T 
[ 程 名 称 ，X X X X iu Е Д ВАЛУ жед жай 
CELE 030404035001 13 m ШШ ТОЁ) 
ЕТ 
š 单价 /元 x 合 价 /元 
не ТРА жар 最 
ашы аз ха = НН т ”| 管理 费 和 利润 | Arm | мит | имя иени 
2-1896 单 相 瞳 插座 15A 3 FL 10 套 0.1 “ч, ` 16.17 0 28.89 4.59 1.62 0 289 
人 工 单价 小 计 4.59 1.62 0 289 
AATED Т.Н НН, 2244 
ке АЙ 31.55 
、 弄 号 单位 数量 тж | 合 价 /元 | WAYS | Вина 
ТЕЕ £ 1.02 22 22.44 
үн 
чейн 其 他 材料 费 эш — 1.62 一 0 
[ШЕШ = 2406 = 0 








表 2-22 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (十 ) 

































































工程 名 称 ，X x XX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 第 10 页 共 41 页 
项 目 编码 030404035002 项 目 名 称 插座 计量 单位 AE) 
清单 组 成 明细 
кыша: үтүе етте = 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
2-1896 单 相 暗 插 座 15A3 孔 nE 01 4585 16.17 0 28.89 459 18? 0 289 
人 工 单价 小 计 459 18? 0 289 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 56.1 
6521 
E 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
| Ж Ла ЗЯ, 1.02 55 56.1 
н 其 他 和 和 这 — 162 = П 
材料 费 小 计 一 57.72 一 0 




















ам 


表 2-23 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 十 一 ) 





















































































































































LEE fk: XX X X ЕАН АЯ кай 
项 目 编码 030404035003 项 目 名 称 计量 单位 个 ( 套 ) 
清单 价 组 成 明细 
РЕ yanaywan asa к 单价 /元 合 价 /元 
sa шаш жо Е RIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | ATA HNA 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
2-1898 ОШЕН 15А 5 孔 10 £ 01 5539 217 0 349 5.54 217 0 349 
人 工 单价 小 计 5.54 217 0 349 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 39.78 
清单 项 目 综合 单价 50.98 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 数量 单价 /元 合 价 /元 “| 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明 细 其 他 材料 费 = 217 = 0 
材料 费 小 计 一 4195 = 0 
工程 名 称 ，X x XXX 房地产 开发 公司 A 型 别 野 ~ 第 12 页 共 41 页 
项 目 编码 030404035004 Tm 计量 单位 ШЕЛ 
ДИ] 
аы р š: 单价 /元 合 价 /元 
ai i жЕ ШИЛ инт [тятини | лт | инт | ими [МЇ 
2-1896 单 相 暗 插座 15А 3 +L 10 f 01 16.17 0 28.89 459 1.62 0 2.89 
小 计 459 162 0 289 
未 计价 村 料 费 A 36.31 
БЕ? № 4542 
主要 材料 名 称 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
单 相 T EEEN £ 1.02 35.6 36.31 
чиенин 其 他 材料 费 一 162 一 0 
材料 费 小 计 一 = 37.93 = 0 














表 2-25 залда 单 综合 单价 计算 表 (十 三 ) 














































































工程 名 称 ，X x x X 房 地 产 开 发 公司 A 型 别 坚 第 13 页 共 41 页 
项 目 编码 030408001001 项 目 名 称 电力 电缆 计量 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
à А Я 单价 /元 合 价 / 元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 人 а - - - 
жын шы аы ый шш KIR HHR инт | 管理 费 和 利润 | ATH [ШЕЛ 机 械 费 ] 管理 费 和 利润 
к 铜 芯 电 力 电缆 穿 管 数 设 35mmz 内 
2-663 *1.3 芯 电 力 电线 敷设 100m 0.0253 412.02 43.52 11.7 259.57 10.42 150.41 0.3 6.57 
人 工 单价 小 计 1042 15041 03 6.57 
СНС 53 ЖУТ. 未 计价 材料 费 14931 
清单 项 目 综合 单价 167.7 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 最 单价 /元 合 价 /元 | 暂 信 单价 /元 | беби 
= TT rr 
材料 费 明细 电缆 YJV22-5 x 16 截面 35mm 以 下 m 2.5549 5844 14931 
其 他 材料 费 一 11 = 0 
材料 费 小 计 一 15041 = 0 
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表 2-26 


分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (十 四 ) 






















































































项 目 030408003001 
ЕЕ 
эше masa мы во Е 单价 /元 合 价 /元 
sak, ик шша Ыы KIR HAR 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | AILA HRA 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
2-1224 砖 混 结构 暗 配 钢管 DN40 内 100m 0.01 750.75 290.65 472.97 7.51 2.91 0.33 4.73 
人 工 单价 小 计 7.51 2.91 0.33 4.73 
29153 7 LH ЖТЫН 188 
单价 3428 
ЧЕЛ) ш 单价 元 合 价 /元 | 蜀 信 单价 /元 [Їйї ЙҮ 
ЗАРАНИЕ RC40DN40 1.03 18.25 18.8 
иш ЧЕНЕ? = 291 Е 0 
材料 费 小 计 一 21.71 一 0 




















хх 


工程 名 称 ， 


хх Е АН ААА 


表 2-27 
















































































项 目 编码 030408006001 КА ЕД 端 头 YJV22 0.6/1 5X16 计量 单位 т 
TCE] 
= - —— ШЇ CHEN 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 人 量 
жыша Suku мава АТ HNR пит ERRA | лтй | ин | имя 70 
РЕЯ z 
2-696 х 1.3 内 个 1 ~ 114.45 55.3 43.2 114.45 0 55,3 
ТТН IKV 35mm те 
2-696 х 1.3 内 ”五 芯 电缆 头 制 安 T 1 114.45 0 55.3 43.2 11445 0 55,3. 
人 工 单价 小 计 86.4 228.9 0 110.6 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 、 0 
清单 功 目 综合 单价 425.89 
Чан. ЖЕ [ДП иш пил | ñm | її | її 
材料 费 明细 其 他 材料 费 一 228.9 一 0 
ИНК = 2289 = 0 






























































































表 2-28 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (十 六 ) 
上 程 名 称 ，Xx X XDA JERAT ARISE 第 16 页 共 41 页 
CEE 1030109001001 项 目 名 称 [ШИЯ ҮШ Ш 
清单 综合 单价 组 成 明细 
н я 单价 /元 ЕРА 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 们 E = 
ыыы “asa кыйы sa KIR 材料 费 инт | 管理 费 和 利润 | ATA 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
2-831 角钢 接地 极 制 安 普通 士 根 ï 24.17 3.27 11.75 1523 24.17 49 11.75 15.23 
人 工 单价 小 计 24.17 49 11.75 15.23 
ATHE ГЕ 未 计价 材料 费 4573 
А. 100.15 
主要 村 料 名 称 、 规 格 、 型 号 LY Fi 单价 /元 Жї | зиме | а 
BEFAR L=2 500mm R 1.05 43.55 45.73 
EDE 
„вян 其 他 材料 费 = 327 = 0 
材料 费 小 计 49 0 








ив 
















































































工作 任务 2 
表 2-29 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单 从 计算 表 (十 七 ) 
[ 程 名 称 ，X XXX 房地产 开发 公司 A 型 别 时 жай 
项 目 编码 030409002001 项 目 名 称 ТТЛ БЕТ т 
清单 综合 单价 组 成 明细 
т ' ' 单价 /元 PTY 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 и = < 
а ыса Би Т3 АТ HAR имя [ттын | ATA НЕ Иня ”| 管理 费 和 利润 
2-839 接地 母线 埋 地 救 设 200mm? 内 10m 1.247 153.59 211 2.61 96.77 191.53 77.79 3.25 120.67 
人 工 单价 小 计 191.53 77.79 3.25 120.67 
GATH LH KHAA 7516 
清单 项 393.23 
FEHN. W. №9 位 数量 Q | WQ | maoa Я 
接地 母线 镀 锌 扁 钢 40X4 截面 200mm 以 内 m 13.0935 5.74 7516 
Е 
"РАА АБН Я = 2.63 = 0 
材料 费 小 计 = 7779 = 0 


х 





工程 名 称 ， 


X X х= RAE АЖ Е 
































第 18 页 共 41 页 



























































项 目 编码 030409002002 k 接地 母线 敷设 计量 单位 m 
单价 组 成 明细 
定额 编号 panan puasa 单价 /元 s 合 价 /元 
ERAS шшш ао _-ЖЕ KA Ин ит ТИ Arm | ния | имя [її 
2-837 ШШ ТД 10m 01 УЛ 20.55 718 4347 6.9 8.08 0.72 4.35 
人 工 单 价 小 计 69 8.08 07? 4.35 
综合 工 日 (安装 )53 WTH 未 计价 村 料 费 6.03 
单价 2005 
、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
їй 40х4 m 1.05 5.74 6.03 
RAIAN П 其 他 材料 费 сај 一 2.06 = 0 
材料 费 小 计 








8.08 

























































































表 2-31 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 十 九 ) 
ARANE 
码 030409004001 К 均 压 环 安装 计量 
单价 组 成 明细 
кше 定额 单位 s 单价 /元 合 价 /元 
ыы шш ¿asas "= RIR 材料 费 иыя | 管理 费 和 利润 | ATA [Д1] 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
2-896 ЖИНИ ЖВНЕ ИЛИ 10m 0.1 20.14 2.71 1142 1269 2.01 0.27 1.14 1.27 
人 工 单价 小 计 201 0.27 114 1.27 
ATHE WH 未 计价 材料 费 0 
清香 项 目 综合 单价 1.68 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 Za 合 从 元 | винил | 暂 估 售 价 /元 
材料 费 明细 其 他 村 料 费 = 027 = 0 
НЕЙ. = 027 == 0 
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表 2-32 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 二 十 ) 




































































项 目 编码 030409008001 项 目 名 称 等 电位 端子 箱 
清单 综合 单价 组 成 明细 
=a =e wa = 单价 /元 PTY 
кай» ыа ӨРЕ m RIR HAR имя [итини | ATA НЕ 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
2-1561 暗 装 接线 箱 半 周 700mm 内 10 个 0.1 44944 6.71 0 283.15 44.94 30067 0 28.32 
人 工 单价 小 计 44.94 300.67 0 28.32 
GA THE ЛИГИ KHAA 300. 
ЕУ 37393 
下 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 数量 m | WQ | md | WWG 
等 电位 箱 半 周 长 700mm 以 内 * 1 300 300 
ARRA ТИШНЕ = 087 = 0 
材料 费 小 计 一 300.67 一 0 




















工程 名 称 ， 





хх X X унщ Е АН] АЕ 





表 2-33 分 部 分 项 工 
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2 页 共 41 页 













































































项 目 编码 030409008002 13 卫生 间 等 电位 箱 计量 单位 台 
险 单 价 组 成 明细 
алаа рерин керн ы, 单价 /元 <>. 合 价 /元 
ыы ке т HHR m | mman | Arm | минт | имя 10 
2-1563 ЗИЯ 10 1° 0.1 1146 0 1429 227 307.15 0 1.43 
人 工 单 价 小 计 2.27 307.15 0 143 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 晶 未 计价 材料 费 306 
Ж 单价 310.85 
ERP у. Ж. М 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
ШУ ЕТ 5 1.02 300 306 
тиа П F 其 他 材料 费 一 一 1.15 一 0 
材料 费 小 计 一 30715 = 0 








#234 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (二 十 二 ) 






















































































гий: ххх АН АЖ 22 页 共 41 页 
项 目 编 码 030411001001 名 称 电气 配 管 计量 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
pasan түр кй = 单价 /元 合 价 /元 
ЕНАЗ хези хан ЖЕ RIR HHR ин [ 管理 费 和 利润 ALA 材料 费 BQ | 管理 费 和 利润 
2B-7 砖 混 结构 暗 配 钢 导 管 # 16 内 hm 0.01 13118 77.61 0 8264 1.31 2.73 0 0.82 
人 工 单价 小 计 131 2.73 0 0.82 
合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 1.96 
清单 项 目 单价 4.86 
要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
紧 定 ( 扣 用 式 钢 导管 KBG16 m 103 19 1.96 
ы 其 他 材料 费 一 0.77 一 0 
材料 费 小 计 2.73 0 








ив 





表 2-35 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 二 十 三 ) 


工程 名 称 ; 
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t 41 页 


















































































































































项 目 编码 030411001002 项 目 名 称 计量 m 
清单 综合 单价 组成 明细 
Е ч ' 单价 /元 БҮЛ 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 人 а - ” 
ЕМА ын ышы 73 АТ HAR имя [ттин | AIA НЕ 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
2B-19 轻型 吊顶 内 配 钢 导 管 $ 16 内 hm 001 21942 19927 4.63! 138.24 2.19 3.95 0.05 1.38 
人 工 单价 小 计 2.19 3.95 0.05 1.38 
EE] KHAA 1% 
清单 项 目 综合 单价 7.57 
王 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 БҮЗ 单价 元 | ñW | эми | WAI 
à 紧 定 (扣压 ) 式 钢 导管 KBG16 m 1.03 1.9 1.96 
ТТР 
инини 其 他 材料 费 = 1.99 = 0 
材料 费 小 计 一 3% = 0 
#235 ятни =+и) 
工程 名 称 ，X x X X 房 地 产 开 发 公司 A 型 别墅 第 24 页 共 41 页 
FII 030111001003 12 ШИ ШЕШ т 
УШТ 
а т теа 单价 元 = ET 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 们 
Баі яш ЕТЕ а FÀ HER т [mman AIA | инт | имя [Wema 
2B-8 ЖЕНШ МЕЧИ t Wi Ø 20 内 hm 0.01 < 79.75 0 88.15 14 3.16 0 0.88 
人 工 单价 小 计 1.4 3.16 0 0.88 
АТН: ЕН 末 计 价 村 料 费 2.36 
5.44 
EER 单位 数量 单价 元 | 合 从 元 | marp | ИА 
紧 定 m 1.0272 2.3 2.36 
TUE 
шы [ЖЫ] 其 他 村 料 费 一 = 08 = 0 
材料 费 小 计 = 316 = 0 











地 产 开发 公司 A 型 别 野 













































































项 目 编码 030411001004 电气 配 管 计量 单 
清单 综合 单价 组 成 明细 
amana ana кэт 单价 /元 合 从 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 RIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | ALA 材料 费 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
2B-9 砖 混 结 构 暗 配 钢 导管 525 内 hm 001 20458 83.75 0 12888 205 0.84 0 129 
人 工 单价 小 计 205 0.84 0 129 
综合 工 日 (安奈 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 33 
清单 项 目 综合 单价 748 
材料 名 称 、 单位 量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
' GURAH F KBG25 m 103 32 33 
кинали ЕЯ = ови = 0 
材料 费 小 计 一 ТП 一 0 
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安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 
‚өөө ө ө ө ө ө ө ө ө ө «шы 
#238 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 二 十 六 
LE fk: > XXX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 
项 目 编码 030411004001 电气 配 线 计量 单位 m 
价 组 成 明细 
инн коне чн 单价 元 合 价 元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 人 量 = - _ 
ыы Шайы Бари ыы АТ HER инт | 管理 费 和 利润 | AIA [ШШЕ ное ”| 管理 费 和 利润 
2-1390 照明 线路 管内 穿线 铜 芯 25mmm 内 hm 00101 50.35 17.61 0 3172 0.51 2.59 0 0.32 
人 工 单价 小 计 051 2.59 0 0.32 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 2.41 
清单 项 目 3.42 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
AE FA ВУ? з E 25mm 1.1756 2.05 2.41 
费 明 
кинин 其 他 材料 要 = 0.18 = 0 
材料 费 小 计 = 259 = 0 
ГВ: ххх ЕН Д ARL SE 第 27 页 共 41 页 
项 目 编码 030411004002 к 电气 配 线 计量 单位 m 
МА 价 组 成 明细 
was. w М 单价 /元 合 价 /元 
定 烽 编号 JE Wi fk 定额 单位 量 
Шаш ке им Жк г HNR ит [итини лтя | инт | ими |A 
2-1416 动力 线路 管内 穿线 IH 2.5mm 内 hm 0.0104 — 325 16.53 0 2221 0.37 2.42 0 0.23 
小 计 ЖЕ 037 2.42 0 0.23 
AA TAEI ЖУТ. H 未 计价 材料 费 76 2.25 
会 单价 3.03 
ERP 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
Р CE m 1.0962 205 2.25 
ү 
нинин 其 他 材料 费 一 一 0.17 一 0 
材料 费 小 计 一 242 一 0 
表 2-40 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (二 十 八 ) 
工程 名 称 ，X XXX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 第 28 页 共 41 页 
项 目 编码 030411004003 项 目 名 称 电气 配 线 计量 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
à ч 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 m 
жыш аша ыа 28 KIR инт мня | 管理 费 和 利润 | ATA HHA 机 械 费 ”管理 费 和 利润 
2-1417 动力 线路 管内 穿线 Hi mm” 内 hm 00104 37.79 196 0 23.81 0.39 29 0 0.25 
人 工 单价 小 计 0.39 2.9 0 0.25 
综 全 工 日 (安装 )53 元 工 E 未 计价 材料 费 2.89 
清单 项 目 综合 单价 3.53 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 量 单价 /元 合 价 /元 “| 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
ВАЕ Fe BV4mm” m 1.0946 2.46 2.69 
ШҮ, 
кайа 其 他 材料 费 一 0.21 一 0 
材料 费 小 计 2.89 0 
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表 2-41 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 二 十 九 ) 
LEE fk: XX X x 房地产 开发 公司 A 型 别 里 
项 目 编码 030411006001 RRA 
价 组 成 明细 
чт т Е 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 я = 
аа аш aiis “x KIR HHA АТ ИН ШИШЕ ЕЛП 
2-1563 HERRA 10 + 01 2248 1146 227 2.68 0 143 
人 工 单价 小 计 227 2.68 0 143 
ВНС 953 УТ 未 计价 材料 费 1.53 
清单 项 目 综合 单价 6.38 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
接线 使 个 1.02 15 1.53 
费 明 
кышы ИБНЕ 115 I 
材料 费 小 计 2.68 0 
工程 名 称 ，X x X X у= з АЛИ 第 30 页 共 41 页 
项 目 编码 030411006002 接线 僵 个 
价 组 成 明细 
үтүне Saik š 单价 元 = 合 价 /元 
sd kd жЕ Ин ми [няни | лтя [ инт | имя [ЇНЇ 
ШЕЕ 10 个 0.1 5.3 = 0 1523 242 2.06 0 1.52 
单价 小 计 2.42 2.06 0 1.52 
4053 元 / 工 日 未 计价 材料 费 1.53 
6.01 
Е 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
ҮТ Ii 1.02 1.5 1.53 
нинин 其 他 材料 费 一 一 0.53 一 0 
材料 费 小 计 

















工程 名 称 ，X X XXX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 


项 目 编码 


R243 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 三 十 一 ) 


030412001001 


2.06 一 0 


第 31 页 共 41 页 




































































项 目 名 称 普通 灯具 计量 单位 £ 
清单 综合 单价 组 成 明细 
Tawna? эши =] 单价 /元 合 价 /元 
ырш Жыш 28 AIR 材料 费 ишт | 管理 费 和 利润 | ATA 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
半圆 球 吸 项 灯 300 10 套 0.1 10876 97.95 0 68.51 10.88 98 0 6.85 
人 工 单价 小 计 10.88 98 0 6.85 
Ж TAES ЛИН 未 计价 材料 费 139.38 
清单 项 目 综合 单价 166.91 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 单价 /元 “| 合 价 /元 | 暂 估 单 价 / 元 | ива 
TCL 吸 顶 灯 300mm tJ š í té 300mm 以 内 1.01 138 139.38 
нил 其 他 材料 费 979 = 0 
材料 费 小 计 14918 = 0 
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表 2-44 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 三 十 二 ) 



























































































工程 名 称 ，X X XX 房地产 开发 公司 A 型 别 坚 第 32 页 共 41 页 
项 目 编码 030412001002 项 目 名 称 普通 灯具 计量 单位 
清单 综合 单价 组 成 明细 
SSES гет = 单价 /元 ЕЯ 
ENAS EMER i “a RIR HAR ийт | ттын | ATA ин | имя | 管理 费 和 利润 
2-1573 СЕЕ] 10 £ 0.1 108.76 117.34 3. 68.51 10.88 11.73 0.33 6.85 
人 工 单价 小 计 10.88 1173 0.33 6.85 
ALNG ЖУЛ ЖТЫН 88388 
清单 项 目 综合 平价 11887 
王 要 材料 名 称 、 观 格 、 型 二 БҮЗ иҗ | Am | ee [ Йй? 
TCL 羊皮 方形 吸 项 灯 49X 47 Я 1.01 88 8888 
а ТИНЕ = 173 = 0 
材料 费 小 计 一 100.61 


























XX XX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 
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工程 名 称 : 
EEEH 030412001003 普通 灯具 计量 单位 £ 
价 组 成 明细 
РИ НЕТ ЕР Е 单价 /元 合 价 /元 
кайы ры РИ |__жа Е ИН инт | ии | лтї | имя | ими [ЇЙЇ 
2-1579 KITI 10% 01 1 4695 6 64.07 10.17 47 0.39 641 
人 工 单价 s 小 计 10.17 47 0.39 6.41 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 88.88 
iñ WH r r É fr 110.55 
主要 材料 条 称 < 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
ШУ f: 1.01 88 88.88 
онан — дения = 169 = 0 
材料 费 小 计 一 93.58 = 0 































































































好 产 开发 公司 A 型 别墅 
项 目 编码 030412001004 普通 灯具 
ШЕТШ] 
Е === ы Ya TTE 
ааш ‚не када ыша KIR инт шт | 管理 费 和 利润 | ATA 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
2-1579 ARBEIT 10 套 0.1 101.71 46.95 3.86 64.07 10.17 47 0.39 641 
人 工 单价 小 计 10.17 47 039 641 
BE THEW 元 工 卓 未 计价 材料 费 2626 
284.27 
数量 单价 /元 | 合 价 /元 | WQ ЕЕГ 
1.01 260 262.6 
шы 其 他 材料 费 — 189 ЕЕ 0 
材料 费 小 计 = 267.3 = 0 
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R247 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 三 十 五 ) 
ГЕИ k: хох XX 房地产 开发 公司 A 型 别 四 
项 目 编码 030412004001 К 装饰 灯 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ар Я я LZ TTE 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 量 — = 
шаш aas uii к KIR HHA Ат [ШЕЛ 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
2-1584 五 头 吊 花灯 10 套 0.1 512.09 32.93 51.21 3.29 0 32.26 
人 工 单价 小 计 51.21 329 0 32.26 
АН 53 ГН 未 计价 材料 费 543.38 
清单 项 目 综合 单 从 630.14 
ЕЕН. BI. WE Т9 иш 单价 /元 合 价 /元 | 暂 信 单 从 元 暂 估 合 价 /元 
TCL15 头 花灯 套 1.01 538 543.38 
Т 
Шы: NEHHA 329 = 0 
材料 费 小 计 546.67 
上 程 名 称 ，x x X 义 房地产 开发 公司 A 型 别 是 第 3 JL JK 41 3 
z 030412004002 装饰 灯 计量 单位 套 
价 组 成 明细 
= я apama 单价 /元 = БЛЕЗ 
定额 编号 定额 名 称 КОТ 量 
asas: EREN сееш |ва r ИН ит [титыни[ лтй | инт | имя [їчїн 
2-1584 五 头 帅 花 灯 10 £ 0.1 32.93 0 32262 51.21 329 0 32.26 
人 工 单价 小 计 Е 51.21 329 0 32.26 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 № 363.6 
Д ka її 450.36 
кр. Wik. 99 单位 mu [Ea 合 从 /元 | зиму Г 
套 1.01 360 363.6 
ТТТ 
СВАЯ 其 他 材料 费 一 一 3.29 一 0 
材料 费 小 计 = 366.89 = 0 
№249 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 三 十 七 ) 
工程 名 称 ，x x x ХИ JERAR ANIE 
项 目 编码 030412004003 装饰 灯 计量 单位 
ШЕТШ] 
单价 /元 TTE 
КОП 定额 名 称 定额 单 人 最 _ i 
кашы ыа ыша АЕ RIR 材料 费 пит | 管理 费 和 利润 |。 ATA 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
2-1576 ЮТ 10 套 0.1 101.71 38.83 0 64.07 10.17 3.88 0 6.41 
人 工 单价 小 计 10.17 3.88 0 6.41 
НОЗ ГН 未 计价 材料 费 836.28 
清单 项 目 综合 单价 856.74 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 呈 ЕЕ 单价 /元 合 价 /元 | винил [ WU 
TCL 吊 杆 灯 1.01 828 836.28 
ТТ. 
нан 其 他 村 料 费 388 0 
村 料 费 小 计 840.16 0 
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表 2-50 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 (三 十 八 ) 
гий: хх XX 房地产 开发 公司 A 型 别 坚 













































































































































页 目 编码 030412004004 装饰 灯 
ПОЛ 
R ' == 单价 /元 КҮЛ 
定额 编号 定额 名 称 шш ш 
Была шылый СИЗЕ шев RIR 材料 费 管理 费 和 利润 | ATH HAA 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
2-1737 嵌入 式 点 光源 艺术 装饰 条 150 10 套 0.1 12487 61.71 78.67 12.49 6.17 0 787 
人 工 单价 小 计 12.49 6.17 0 187 
ETHES ЛУЕН KHAA 3232 
58.85 
要 材料 名 得 位 БҮЗ 单价 元 | 合 从 元 | метле ИСТРА 
TCL 简 灯 150mm 嵌入 式 灯具 直径 4 150mm 以 内 套 1.01 32 32.32 
WE 
MERNE ШИШЕ = 617 = 0 
材料 费 小 计 = 3849 = 0 
表 2.51 分 部 分 项 工 52 算 表 (三 十 九 ) 
ELE ME: ххх у= ВАЛИ 第 99 页 共 负 页 
项 目 编码 030412004005 2 装饰 灯 计量 单位 套 
了 从 单价 组 成 明细 
н 单价 /元 < 合 价 /元 
定额 编号 жив 定额 单位 š š 
ы Бышы ЕЕ | БЕ KÀ ИН т [mmmn | лт | Hum ҮПҮ | мау 
2-1579 ант 10 £ 0.1 ЕЗ 46.95 386 64.07 10.17 47 0.39 6.41 
人 工 单价 小 计 10.17 47 0.39 6.41 
СН 53 УЕ ШИШЕ 23028 
Е: fit 251.95 
ие 单位 数量 单价 元 合 从 元 | ими | Тїї 
套 1.01 228 230.28 
ARRIM NEHHA 一 = 1589 = 0 
(ШЕ = 23498 = 0 











表 2-52 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 四 十 ) 


工程 名 称 ，X xX Xx 房地产 开发 公司 A 型 别墅 4 页 共 41 页 






























































E 030414002001 项 目 名 称 PTT] 
清单 组 成 明细 
аа m È p Е 单价 /元 合 价 /元 
ыыы ыы ан ка Ат HHA 机 械 费 | 管理 费 和 利润 АІЖ HER PR | 管理 费 和 利润 
2-1002 交流 供电 系统 调试 1kV 系统 1 424 8.48 100.19 267.12 424 8.48 100.19 267.12 
人 工 单价 小 计 424 8.48 100.19 267.12 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 799.79 
主要 材料 名 称 、 规格、 型 号 单位 БҮЗ 单价 元 “| 合作 元 | 暂 信 单价 元 | их 
材料 费 明细 其 他 材料 费 — ЗАБ = 0 
АИ ЗАБ = 0 
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表 2-53 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 ( 四 十 一 ) 





第 41 页 共 41 页 




































































ЛИН 030414011001 mHEE ИТ 计量 站 位 
清单 综合 单价 组 成 明细 
© = anan РЯ 单价 元 PTY 
Sushi zae iiis “= Ат HFR лія | ный | имя [нон 
2-1038 独立 接地 装置 调试 组 1 169.6 3.39 169.6 3.39 91.74 106.85 
人 工 单价 小 计 169.6 3.39 9174 106.85 
АНС 053 ЛУТ 来 计价 材料 费 0 
371.58 
ГҮЙ ЕТ mis | ms | тїї ЕЕ 
材料 费 明细 ШИЛ = 339 = 0 
ШЕШ = 3.39 = 0 








3， 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 编制 
将 分 部 分 项 工程 


综合 单价 汇总 ， 填 入 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ， 并 





















分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 见 表 2-54。 






















































































= 
ыы Бы ARRE s тя 综合 单价 7 其 中 ЖИЙ 
1 010101001001 电缆 沟 挖 填 Jti, 0. л 2.049 42.67 87.43 

2 030404017001 кй жаган), 距 地 1.7m ER NK в 1 1319.64 1319.64 

B: 350x400 X125( 宽 高 厚 ) 

3 030404033001 ҥй и x 4 187.66 750.64 

Š 0064054001 Ышы те. Рр эни 189 580 系列 10A/220V z 3895 28и 

5 030404034002 照明 开关 М ШЕ ера та #1580 系列 10A/220V 个 ( 套 ) 2 62.65 125.3 

в 030404034003 照明 开关 Я и 银 的 S80 系列 10A/220V 个 ( 套 ) 6 51.93 311.58 

7 030404034004 照明 开关 у кер m ЧЕН Зо ЖЯ АЛИ 个 ( 套 ) 2 64.7 1294 

8 030404034005 чу ишкилик ллу +G) 4 4338 17352 

2 0800009001 ы i ше. Ий, ТО GRN #189580 系列 10A/220V3 孔 1 3155 3188 

10 030404035002 插座 у 26. аста нува жй толиа | TGS 10 6521 652.1 

п 030404035003 插座 Н s. Е “ҮГҮТТҮ, 个 ( 套 ) 18 50.98 917.64 
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续 表 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | reng — 
综合 单价 合 价 АФ: 暂 估价 
1. 名 称 ， 暗 装 单 相 三 孔 插座 
12 030404035004 插座 2. 型号、 规格 : TCL DRH RE 580 系列 10A/220V 带 | 个 ( 套 ) 6 45.42 27252 
熔断 器 
1. 型 号 ，YJV22 0.6/1 
13 030408001001 电力 电缆 5 О А m 7. 167.7 1199.56 
1. 材质: МНИ 
14 030408003001 电缆 保护 管 |2. M: 40mm 153 3428 245.2 
3. 数 设 方式 : 埋 地 
15 030408006001 电费 终端 头 | 电费 终端 头 YJV22 06/1 5х16 425.89 425.89 
16 030409001001 ECTE 接地 极 暗 装 根 3 100.15 300.45 
17 030409002001 接地 母线 接地 母线 ~ m 1 393.23 39323 
18 030409002002 接地 母线 敷设 | 接地 母线 敷设 m 5.35 20.05 107.27 
19 030409004001 均 压 环 安装 | 均 压 环 安装 m 64 4.68 29.95 
20 030409008001 等 ги | 等 电位 端子 箱 台 1 373.93 373.93 
21 030409008002 ПИ ИЖЕ ТИЛ в 1 310.85 31085 
1. Ый: MEREGA 
22 030411001001 电气 配 管 2. 规格 чен) 123.47 486 600.06 
3. 配 管 形式 及 部 位 an 墙 、 混 凝 土 暗 配 ， 
1. 材质 : ы ЗЕ 
23 030411001002 电气 配 管 2. W m 59.95 757 453.82 
3: 





Chat (SSH РАКА: ИИ 
гин uti С Sit 


E m 136.37 5.44 741.85 
管 形式 及 部 位 (不 适用 于 金属 软 管 )， 墙 “所 二 土 暗 配 


， 材 质 ， 扣压 式 薄 壁 电气 钢 导管 


24 030411001003 电气 配 





























25 030411001004 电气 配 管 2 m 17.64 7.48 131.95 
3. 
Т. 种 类 (导线 、 母 线 )， 导 线 

26 030411004001 电气 配 线 2 导线 用 途 、 配 线形 式 、 部 位 : 户 内 照明 线 穿 管 数 设 m A46.63 342 1527.47 
3. М5. МИ: BV25mm° 
1. 种 类 (导线 、 母 线 )， 导 线 

27 030411004002 电气 配 线 2。 导 线 用 途 、 配 线形 式 、 部 位 ， 户 内 插座 线 穿 管 敷设 m 408.86 303 1238.85 
3. WG, ВН. BV25mm° 
1 

28 030411004003 电气 配 线 2 : 户 内 插座 线 穿 管 数 设 m 52.92 353 18681 
3 

29 030411006001 Hai * 4 638 








30 030411006002 +х& + 61 601 

































































































































А 金额 /元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 | 工程 数量 
综合 单价 A 其 中 : 暂 估 价 
s 1. 名 称 : 半球 吸 顶 灯 i 
з 1030412001001 普通 灯具 2. 、 规 格 ，TCL 吸 顶灯 直径 300mm 套 п 166.91 1836.01 
= 1. 名 称 ; 方形 吸 顶 灯 ч 
32 030412001002 普通 灯具 Е 规格 ，TCL 羊皮 吸 顶 灯 49х47 £ $ 11867 356.01 
= 1. 名 称 : 壁灯 = 
33 030412001003 普通 灯具 2， 型 号 、 规 格 : TCL 室外 壁灯 ia aai ә 
че Т. 名称， 壁灯 
34 030412001004 普通 灯具 2 ”型 号 、 规 格 ，TCL 室内 壁灯 £ 284.27 1137.08 
1. 名称 : 花灯 
35 030412004001 йит 2. 型 号 、 规 格 : TCL15 头 花灯 1 630.14 630.14 
3， 安 装 形式 及 高 度 ， 吊 杆 
1. Ж 花灯 
36 030412004002 装饰 灯 2. 型号、 规格 ，TCL9 头 花灯 套 1 450.36 450.36 
З. 安装 形式 及 高 度 ， 吊 杆 ` 
1. ЖЖ: MERT K 
37 030412004003 装饰 灯 2. 型号、 规格 ，TCL 吊 杆 灯 套 1 856.74 856.74 
З. 安装 形式 及 高 度 ， 吊 杆 
1. ив: И < 
38 030412004004 装饰 灯 2. 型 号 、 规 格 : TCL 18 58.85 1059.3 
3. «ЖЕ Айт з, 
1. 
39 030412004005 装饰 灯 2. КД 2 251.95 503.9 
3. я 
40 030414002001 关 配 电 装 置 系统 |! жй 系统 1 799.79 799.79 
41 030414011001 接地 网 调试 一 系统 371.58 371.58 
22306.59 





4. 总 
按照 2013 年 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 2011 


价 措施 项 目 清单 与 计价 表 


年 《山东 省 工程 量 清单 计价 规则 》 规 定 ， 





пж 





施 项 目 清单 与 计价 表 中 (本 例 没有 单价 措施 项 目 )， 总 价 措施 项 目 填 入 表 2-55 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 ( 一 ) 中 。 


表 2-55 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 (一 ) 


项 目 包含 两 人 







ГИ: 单价 措施 项 目 和 总 价 措施 项 目 ， 单 价 措施 项 目 填 入 分 部 分 项 工程 和 单价 措 
































工程 名 称 ，X X XXX 房地产 开发 公司 A 型 别墅 标 段 : 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 计算 基础 费 率 /(%) 金额 /元 备注 

1 031302002001 夜间 施工 费 定额 人 工 费 26 119.59 
n 031302004001 -次 搬运 费 定额 人 工 费 22 9633 
3 031302005001 冬 、 雨 季 施 工 定额 人 工 费 29 126.98 
4 031302007001 己 完工 程 及 设备 保护 定额 人 工 费 13 5264 
5 031301017001 НН 定额 人 工 费 161.92 

合计 557.46 
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综合 实 训 
= 
5。 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 

其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 见 表 2-56. 


表 2-56 其 他 项 目 清单 与 计价 汇总 表 ( 一 ) 





























序号 项 目 名 称 金额 元 
1 暂 列 金额 
2 特殊 项 目 费用 
3 нт 
4 总 承包 服务 费 
合计 














6， 规 党、 企业 管理 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 
计算 规 费 、 企 业 管理 费 和 税金 ， 将 计算 结果 填 入 表 2-57. 

































































表 2-57 Я. (dl 金 硕 目 清单 与 计价 表 

序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 /(%) 金额 /元 
1 规 费 1808.55 
11 安全 文明 施工 费 1074.6 
11.1 环境 保护 费 人 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 үң? 03 6859 
1.1.2 文明 施工 费 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 06 137.18 
113 设施 费 > 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 其 费 18 411.55 
114 施工 费 分 部 分 项 工程 费 十 措施 他 项 目 费 2 457.28 
12 工程 排污 费 分 部 分 项 工程 费 项 E 其 他 项 目 费 0.26 5945 
13 社会 保障 费 分 部 分 项 工程 费 ЗИ + JCR H e 26 594.47 
14 住房 公积金 一 分 部 项 目 费 十 其 他 项 目 费 02 45.73 
15 危险 作业 意外 伤害 保险 J 分 部 但 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 0.15 343 
2 税金 分 部 分 项 了 程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 费 348 858.61 
合计 2667.16 











7 单位 工程 费用 汇总 表 
将 结果 汇总 填 入 表 2-58 中 。 


表 2-58 单位 工程 费用 汇总 表 ( 一 ) 




















序号 项 目 名 称 金额 /元 АФ: 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 工程 费 22306.59 
2 措施 项 目 费 557.46 
3 其 他 项 目 费 

3.1 暂 列 金额 

3.2 专业 工程 暂 估价 

3.3 нт. 
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续 表 
序号 项 目 名 称 金额/ 元 其 中 : 暂 估价 /元 
34 总 承包 服务 费 
4 规 费 180855 
5 税金 858.61 
单位 工程 费用 合计 三 1 十 2 十 3 十 4 十 5 一 社会 保障 费 24 936.74 
8， 封 面 填写 
投标 总 价 g 
招标 人 : x x xx РЕЯ 
工程 名 称 : x x xx 小 区 RAER Т.е 
投标 总 价 (小 写 ): 249; N 
: SHIRKET RR 
工程 公司 ( 瘟 章 ) x 
(® йй) x% 
又 (造价 人 за б 
Хү J 编制 时 间 : H 
©®®®@- 





投标 价 应 由 投标 人 或 受 其 委托 具有 相应 资质 的 工程 造价 咨询 人 编制 ， 书 





2.3.3 


给 排水 、 采 暖 工程 工程 量 清单 编制 实例 
本 例 选用 的 工程 为 1.3.2 节 所 述 工程 实例 ， 有 关 工 程 情 况 说 明 与 图 纸 识 读 不 再 更 述 。 下 面 介 绍 该 工程 的 工程 量 清单 编制 方法 。 


1， 工 程 量 清单 编制 的 思路 

1) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 
а) 根据 工程 施工 图 和 《通用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 列 出 主 项 。 
(2) 根据 所 列 项 目 填写 清单 项 目的 编码 和 计量 单 信 
(3) 确定 清单 工程 量 项 目的 主 项 内 容 和 包含 的 附 项 内 容 。 








与 分 部 分 项 工程 沉 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 费 和 规 费 、 税 金 的 合计 金额 一 致 。 





М 











Ze 安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 AV 


$$ өө ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө ө о о m... 


(4) 根据 施工 图 、 项 目 主 项 内 容 和 计价 规范 中 的 工程 量 计算 规则 ， 计 算 主 项 工程 量 和 附 项 工程 量 。 

(5) 按 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 规定 的 项 目 编码 排列 顺序 ， 形 成 工程 量 清单 。 

2) 编制 措施 项 目 清单 

和 漠 施 项 目 清单 的 项 目 见 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》， 如 果 是 投标 人 ， 项 目 选取 根据 施工 企业 确定 的 施工 组 织 设计 决定 。 招 标 人 一 般 不 予 考虑 。 

3) 其 他 项 目 清单 

编写 其 他 项 目 清单 依据 两 个 内 容 ， 一 是 根据 招标 人 提出 的 预 留 爹 和 材料 设备 购置 费 等 项 目 ， 二 是 承包 商 根据 招标 文件 或 承包 工程 的 实际 需要 发 生 了 分 包工 程 ， 承 包 商 要 提出 总 承包 服务 费 项 目 。 

4) 零星 工作 项 目 表 

零星 工作 是 指 分 部 分 项 工程 量 以 外 的 工作 项 目 ， 实 际 工程 发 生 这 些 费用 时 需要 填写 零星 工作 项 目 表 ， 如 果 没 有 发 生 ， 则 刘 

5) 总 说 明 

总 说 明 包含 工 各 
根据 实际 工程 情况 纺 

6) 填写 封面 

封面 必须 按 规定 格式 填写 。 


2， 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 ` 
根据 1.3.2 节 所 述 工程 施工 设计 图 纸 (图 17 一 图 1.12)， 按 照 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》 оўу 013) 所 规定 的 项 目 设置 以 及 清单 工程 量 计算 规则 ， 计 算 清单 工程 量 并 编制 工程 量 清单 。 主 要 清 


单项 目 表 ， 见 表 2-59。 









况 ， 工 程 总 包 和 分 包 范围 ， 工 程 量 清单 编制 依据 ， 工 程 质量 、 材 料 、 施 工 等 的 特殊 要 求 ， 招 标 人 自 入 对 的 名 称 、 规 格 、 型 号 、 数 量 等 ， 预 留 金 ， 自 行 采购 材料 的 金额 数 量 等 ， 
说 明 内 容 。 















































2 
序号 项 目 编号 项 目 名 称 单位 | 工程 数量 目 编号 项 目 名 称 单位 工程 数量 计算 式 
1 031001002 钢管 m Gi 7 小 便器 组 

2 031001005 инк т >Z 006015 水 箱 台 

3 031001006 塑料 管 m 031004014 给 排水 配件 个 (组 ) 

4 031002003 кїї * 031005006 钢 制 散热 器 组 

5 031003001 LELI К 031009001 采暖 工程 系 : 系统 

6 031003003 焊接 法 兰 阅 门 030601001 温度 仪表 Ж 

Ж 031003013 水 表 J 030601002 压力 仪表 台 

8 031004003 В N ун 031201002 管道 刷 油 п? 

9 031004004 ША 组 031201006 布 面 刷 油 m 

10 031004010 淋浴 器 套 031208002 管道 绝热 m 

п 031004011 淋浴 间 £ 031208007 | 保护 层 п? 

12 031004006 大 便器 组 



































计算 工程 量 时 要 注意 两 个 方面 ， 一 是 要 特别 注意 主 项 的 单位 ， 二 是 注意 工程 量 的 计算 规则 。 完 成 后 按 项 目 编号 排列 次 序 ， 形 成 分 部 分 项 工程 量 清单 。 本 例 分 部 分 项 工程 量 清单 见 表 2-60. 
表 2-60 分 部 分 项 工程 量 清单 (二 ) 


序号 项 目 编号 项 目 特征 描述 

Ў й ， 安 装 部 位 : 室内 地 沟 

.输送 介质 :采暖 热 水 

。 材质: 焊接 钢管 

. 规格: DN40 

.连接 方式 ， 焊接 

压力 试验 及 冲洗 : 按 规 范 要 求 。 压 力 试验 及 冲洗 ， 按 规范 要 求 





1 031001002001 031001002002 
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续 表 
序号 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 теа 
1 安装 部 位 : 室内 地 沟 1. 安装 部 位 : 室内 
2 输送 介质 ， 采暖 热 水 2. 输送 介质 : 冷水 
š З. 材质 : ЖИТ п |3. 材质 : 聚 丙 燃 塑料 管 S4 系列 
3 031001002003 钢管 4， 规 格 :DN32 m 27.4 031001006004 塑料 管 4. 规格、 压力 等 级 : De32， 低 压 m 15.0 
5. 5. : BER 
6 6. 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 
1 安装 部 位 :室内 地 沟 1. 
2. 输送 介质 ， 采暖 热 水 
‚Ж б: ЖЕ S4 Ж 
4 030801002004 钢管 к емы т 53.9 1001006005 тнт т МЕ йерде T m 304 
5， 连 接 方式 ， 螺 纹 连接 м 5. 连接 方式 ， 热 焙 连 接 
6 压力 试验 及 冲洗 ， 按 规范 要 求 6 压力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 
1 安装 部 位 :室内 地 上 1， 安 装 部 位 ， 室 内 
2. 输送 介质 ， ЖАК D 2. 输送 介质 ， 冷 水 
， 焊 НРА £ 
5 031001002005 钢管 як жынды т а, 031001006006 тн я көң etd m 53.3 
5 连接 方式 ， 螺 纹 连接 5， 连 接 方式 ， 热 焙 连 接 
6. 压力 试验 及 冲洗 ， 按 规范 要 求 а 6， 压 力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 
1. занн. ж инаи 
2. 输送 介质 HUK A «ЖЕЛЕ. A 
З. 材质: РВИ 52,5 系列 
6 031001005001 иш 3. 材质 、 规 格 :W ММ, D! K m 12 1001006007 тн F 力 等 级 ，De40， 低 压 m 135 
4 连接 方式 : 接 套 连 接 人 
5， 闭 水 、 通 球 试验 ， 按 规范 要 5， 连 接 方式 ， 热 炊 连 接 
6， 压 力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 
1. аше. ж 5 ` 1. ROU м 
ТҮС, 1 М 2. 输送 介质 : 热 水 
| т А а m h 031001006008 тнт А x. ргы а а ne 
5. № Ж. 5， 连 接 方 式 ， 热 熔 连 接 
6. 压力 试验 、 水 冲洗 : 按 规范 要 了 6. 
1， 安 装 部 位 : 室内 1. 安装 部 位 
2. 输送 介质 : 冷水 2. 输送 介质 ， 热 水 
8 031001006002 塑料 管 l ик! APRENE SEN. m 6.5 031001006009 塑料 管 ү aR: Ей м m 40.5 
5. ERIR: ВНЕ 5. знам 
6， 压 力 试验 、 水 冲洗 :， 按 规范 要 求 6. 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 
1 1. 内 
2. 2. 水 
3. НИ. 聚 丙烯 塑料 管 S4 系列 a| |3. 材质 : РОННИ 52.5 系列 
9 031001006003 塑料 管 4、 规 格 、 压 力 等 级 ，De40， 低 压 m 23.2 031001006010 塑料 管 4。 规 格 、 压 力 等 级 :De20， 低 压 m 62.1 
5. ЖШ 焙 连接 5. ЖЕ: ВНЕ 
6. 压力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 6. 压力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 
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续 表 
















































































序号 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 
1. 安装 部 位 : 室内 к. жй, — 管 
2 材质， 复合 消音 型 UPVC 管 A T са ы 
17 1031001006011 3. 规格 、 压 力 等 级 ，De160， 低 压 m 98.9 031002003006 Е, + 15 
x 3. 规格: DN100 
4， 连 接 方 件 粘 接 4. 填料 材质 ， 油 麻 
6 压力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 Masala Nu 
1. 内 КЕТ 
2. 音 型 UPVC 管 а 刚性 防水 套 管 
18 | 031001006012 ти 3. 规格 、 压 力 等 级 ，Dell0， 低 压 m 81.35 套 管 з, ж, 0м 个 1 
к е нчы а. ӨМ: її 
8。 压力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 за ` ü 
LA СИА Ñ 1. АВ. 309, МЫЙЖЕ 
. Ий: МИНИН ОРУС Ӯ 2. ий, шй 
19 | 031001006013 тт 3， 规 格 型 号 ，De75 m 46.0 031002003008 套 管 3. ё, DN + 8 
мень. Q В 150 
4， 连 接 方式 ;零件 粘 接 ри 4， 填 料 材质 ， 油 麻 
6， 压 力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 2 au “м 
1. 安装 部 位 ， 室 内 ы 
о 12. ММ, 复合 消音 型 UPVC 管 | 
20 031001006014 ти 3、 规 格 型 号 24.6 031003001001 螺纹 阀门 |2. НМ, W: 铜 DN20 + 80 
akaqa ia 一 з. Ж ОСИ 
4， 连 接 方式 ， 零件 粘 接 ` буйы 
1 ` 1 类 型 ，QIIF-16T 球 网 
21 031002001001 | 管道 支架 制 安 È ТГ > kg 200 01002 ЖЕП |2. 材质 、 规 格 : 铜 DN25 个 28 
3， 连 接 形式 ， 螺 纹 连 接 
1. 名 称 、 类 型 ， 一 般 穿 墙 套 管 1. 类型， 手动 放风 网 
2. Ми: 碳 钢 Чч таг 2. 材质 : Я к 
22 031002003001 її 3. WS: DN15 ZA 4 %; 031003001003 жп з. ик. DNIO 1 34 
4。 填料 材质 : 油 чы 4 安装 位 置 ， 艇 热 器 上 
1. 名称 、 RN j 1. 类 型 ，Z14T-16 ММ 
2. НИ, ® К 2. МИ, вия т 
23 1031002003002 1 ú 63 031003001004 жеп з, 规格、 压力 等 级 , DN40, Р=18МРа 个 1 
8. 4 连接 形式 ;螺纹 连接 
1. : 
У 1. KM: FIRN 
24 031002003003 套 管 а з + ? 031003001005 WANT |2. 规格 : DN32 + 1 
3. 规格: DN25 3. ЖӨЕ: 螺纹 连接 
4. 填料 材质 ， 油 麻 
1. дб. жи. ви 1. 类 型 ，Q11F-16T 球阀 
ея 2. 材质 : 碳 钢 ше 2. 材质 : Я i 
25 | 031002003004 套 管 3. Жж DN32 + 4 031003001006 amr |3 规格 , DNIS + 34 
4， 填 料 材质 4. 连接 形式 、 螺 纹 连 接 
1. 1. 类 型 ， ZP88-1 УИНН HIHET 
26 031002003005 套 管 个 1 031003001009 sann 12 材质 : я 个 4 
Б з j з. 规格 : DN20 у 
4. 填料 材质 : 油 麻 4. 连接 形式 : 丝 接 
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аз 
序号 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | тєш 序号 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 
1. 类 型 Z44T-16 [Н 1. НИ: 陶 次 
aa |2. 材质 、 规 格 ， 碳 钢 、DN50 2 规格 、 类 型 ， 挂 式 小 便器 
37 | 031003003001 | 焊接 法 兰 交 门 | 3 压力 + 1 48 031004007001 MEE |, AREA ERER 组 10 
4 焊接 方法 。 4 附件 ， 见 标准 L03S003-25 材料 表 
1. 类 型 ，Z44T-16 ММ K 1 инк 
„ын |2. 材质、 规格 ， 碳 钢 ，DN65 | 2. 规格 : DN50 Б 
38 | 081003008002 | miri а) Рим + 1 49 08100, 1 в з. жау, 见 标准 图 L035003-78 +t 个 29 
4 焊接 方法 ， 平 焊 
1. 3839, PH45F-16 УИ 
зо |031003003003 | HAM] | 2. 规格 DN50 + 1 50, М 14002 地 面 扫除 口 | 2. + 3 
3. 焊接 方法 ， 平 焊 ,安装 方式 , 见 标准 图 L03S003 材料 表 
1. 类 型 ，RH-D11 热量 表 WT 
40 | 031003003004 | HAMI] | 2， 规 格 ，DN50 个 a 031004014003 地 面 扫除 口 |2. 规格 ，DN100 + 4 
3. 焊接 方法 PAN Ё 见 标准 图 L03S003 材料 表 
1. 类 型 ，Y 型 过 滤器 < 型 号 、 规 格 ，GGT2-3-600 钢管 柱 型 
41 | 081003003005 | 焊接 法 兰 较 门 | 2， 规 格 ，DN50 个 52 031005002001 钢 制 散热 器 | 散热 器 (L=2000) 组 4 
3. 焊接 方法 平 烛 а 2. нм: 厂 配 
1。 安 装 部 位 ， 室 内 1. 型号、 规格 ，GGT2-3-600 钢管 柱 型 
42 | 031003013001 жа 2。 型 号 规格 : LXS-50 DN50 A 1 53 02 ЧА | 散热 器 (L 二 1800) 组 10 
з. ж, MEOE 21 2. нз ГЕ 
БА жык 1 型 号 、 规格 ，GGT2-3-600 итн 
43 031004003001 0 3. 型 号 ， 台 式 450 甲 级 组 16 54 031005002003 钢 制 散热 器 02—100) 组 и 
4 用 件 ， 见 标准 图 n k РВ rE 
Беер f; 1. №3. 38: GGT2-3-600 иін 
44 | 031004004001 ИЖЕ s. йе. 组 55 031005002004 钢 制 散热 器 做 热 器 (一 1400) 组 7 
4 附件 ， 见 标准 图 LO3S003-49 材料 表 TUNTEE 
1. 钢管 组 成 1 型号、 规格，GGT.2-3-600 钢管 柱 型 
45 | 031004010001 Ж 2. АЖ 套 3 56 031005002005 钢 制 散热 器 | 散热 器 (L= 1200) 组 2 
3， 附 件 ， 见 标准 图 L03S003 材料 表 2， 托 架 ; 厂 配 
1. 钢管 制品 
46 031004011001 жишш 2. ФАК 套 4 57 031006015001 жй ена 6 1 
Я Ñ 2. BÉ: 15х15х2 
3， 附 件 ， 见 标准 图 L03S003 材料 表 
1. 坐 式 
2， 连 体 水 箱 采暖 工程 “| 1， 下 供 下 回 低温 热 水 采暖 系统 р. 
47 | 031004006001 大 便器 。 | 9 型 号 2977 组 4 58 031009001001 жин |2 мита гой 系统 1 
4 附件 。 见 标准 图 L03S003 材料 表 





































































































序号 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 工程 量 项 目 编号 项 目 名 称 项 目 特征 描述 计量 单位 | 工程 量 
1. 名 称 。 双 金属 温度 计 а 
2. ж, 压力 式 s: жя 

s9 | 030601001001 | 温度 仪表 |y 规格 x 1 031201005001 布 面 剧 油 |2. 青 m 598 
4. WSS-310 — 060 + М8 
| тт [TTZ3 

6 | 080601002001 | 压力 仪表 TA ыы в 1 0312080020 + 30mm п? 122 

£: 57mm 以 内 

1. RAHI: ЕТЩ 玻璃 布 

61 | 031201001001 | 管道 剧 油 。 | 2 油漆 品种 ве nè 24.52 0340898701 m 59.8 
3. й иж 
1. FIRRA 

62 | 03120100100 | 。 管道 剧 油 |2. ир. LARE nè 24.52 
З. ван, ва 











3， 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 编制 ( 见 表 2-61) 
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工程 名 称 ， 某 招待 所 水 暖 工程 
序号 项 目 名 称 H REW) 金额 /元 备注 
1 夜间 施工 费 
2 次 搬运 费 
3 冬 、 雨 季 施 工 ХУ 
4 已 完工 程 及 设备 保护 x 
5 MAE 














表 2-62 х 


与 计价 汇总 表 ( 二 ) 
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工程 名 称 ; 

序号 项 目 名 称 计量 单位 金额 /元 备注 
1 暂 列 金额 项 20 000 详 见 暂 列 金额 表 2-36 
2 暂 估价 
2.1 材料 暂 估价 = 详 见 材料 暂 估价 表 
22 专业 工程 暂 估价 项 详 见 专业 工程 暂 估价 表 
3 нт 详 见 计 日 工 表 
4 总 承包 服务 费 详 见 总 承包 服务 费 表 

20 000 一 

















材料 暂 估 单 价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 汇总 








азм 











表 2-63 暂 列 金额 明细 表 
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工程 名 称 ; 
序号 项 目 名 称 计量 单位 暂 定 金额 /元 
1 工程 量 清单 中 工程 量 偏差 和 设计 变更 项 15000 
2 政策 性 调整 和 材料 价格 风险 项 5000 




















5. tt 5443 
规 费 、 税 金 项 目 清单 见 表 2-64 所 示 。 


表 2-64 规 费 、 税 金 项 目 清 
























































工程 名 称 ， 第 页 共 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 /(%) 金额 /元 
1 规 费 
11 安全 文明 施工 费 ` 
111 环境 保护 费 RE 
112 文明 施工 费 分 部 分 项 工程 费 ИН 
113 临时 设施 费 分 部 分 项 工程 4 费 十 其 他 项 目 费 
114 安全 施工 费 ВИЖ, 项 目 费 十 其 他 项 目 费 < 
12 工程 排污 费 指 施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 
13 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 
14 Ai LP m + 1565 H HIED 
15 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 鼎 目 
2 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 Дана 


























6， 总 说 明 


工程 名 称 : x x x x 房地产 开发 公司 A МОЕ 
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1. 工程 概况 : 


3. 编制 依据 : 





2. 招标 范围 : 给 排水 、 采 暖 工程 。 


本 工程 量 清单 依据 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 施工 图 、 标 准 图 编制 - 
4. 投标 人 应 按 《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 规 定 的 统一 格式 ， 提 供 《 分 部 分 项 工程 


量 清单 综合 单价 计算 表 》 。 

















МММ 


М 


安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 МХ 





















7. 封面 
某 招待 所 水 暖 工程 
工程 量 清单 
工程 造价 № 
招标 人 : xxx  — 咨 询 人 : x 
(单位 盖 章 ) ENUM t JH 8) 
法 定 代表 人 R 
或 其 授权 人 : ххх ë AN ххх 
(рй) (签字 或 盖 章 ) 
编制 人 : xxx Ле и с 
(造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) K (造价 工程 师 签字 盖 专 用 章 ) 
编制 时 间 : 一 复核 时 间 : XXXxXx 年 XxX 月 XX 日 
234 “给 排水 、 采 暖 工程 工程 量 清单 招标 控制 从 编制 实例 yA 
建筑 安装 工程 的 清单 计价 由 分 部 分 项 工程 费 、 措 施 项 目 费 、 其 他 项 目 Я 工程 量 清单 计 ят. її TER. MTA MERED ЛЕЙ, ЖЖ, TUBUH. Ж 
工程 实例 以 2.3.3 РАСТАМ, МЕС, URAA ЖТР НИЕ R Air ше 程 消耗 量 定额 )《 建 设 工程 工程 量 清单 计价 规范 人 《山东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》 
等 为 依据 ， 介 绍 工程 量 清单 计价 (招标 控制 从 的 编制 XG 2 








人 根据 国家 或 省 级 、 м 法 ， 以 及 拟定 的 招标 文件 和 招标 工程 量 清单 ， 编 制 的 招标 工程 的 最 高 限 价 ， 





1， 计 价 工程 量 计算 
清单 计价 工程 量 计算 主要 有 两 部 分 内 容 : 一 是 核算 分 部 分 项 工程 量 清单 所 提供 的 清单 工程 量 是 否 准 确 ; 二 是 计算 每 一 个 清单 主体 项 目 ， 注 意 要 添加 附属 于 主 项 的 辅 项 的 清单 工程 量 ， 以 便 分 析 综合 单价 。 


2， 计 算 分 部 分 项 工程 综合 单价 

分 部 分 项 工程 综合 单价 依据 计价 工程 量 和 人 、 机 、 料 的 市 场 价格 确定 。 

D 人 、 机 、 料 的 价格 确定 因素 

а) 人 工 单价 确定 : 本 例 人 工 单价 采用 2011 年 《山东 省 安装 工程 价目 表 》 中 人 工 单价 确定 ， 及 人 工 工资 53 Ж. 

(2) 材料 单价 的 确定 : 材料 单价 要 考虑 材料 的 不 同 地 点 的 采购 价格 、 材 料 运费 、 材 料 损耗 、 材 料 保管 等 因素 ， 综 合 测定 材料 的 价格 后 最 终 确定 综合 单价 中 的 材料 价 ， 本 例假 设 未 计价 材料 价格 经 过 综合 
测算 以 后 为 表 1-12 未 计价 材料 明细 表 所 示 的 材料 价格 。 
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(3) 机 械 台 班 费 的 确定 : 机 械 费 要 考虑 折旧 费 、 大 修 费 、 经 常 修理 费 、 安 拆 运输 费 、 燃 料 动力 费 以 及 人 工 费 。 本 例 没 有 大 型 机 械 设备 的 使 用 。 
2) 分 部 分 项 工程 综合 单价 的 计算 
将 工程 量 清单 主体 项 目 及 其 组 合 的 辅助 项 目 汇总 ， 填 入 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 计算 表 。 如 采用 消耗 量 定额 分 析 综合 单价 的 ， 则 应 按照 定额 的 计量 单位 ， 选 套 相应 定额 ， 计 算出 各 项 的 管理 费 和 利 


润 ， 以 及 未 计价 主 材 费 最 后 汇总 为 清单 项 目 费 合 价 ， 分 析出 
本 例 为 招标 控制 价 编制 ， 综 合 单价 依据 2011 年 《山东 





合 单价 - 





根据 分 部 分 项 工程 量 清单 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ， 本 例 分 部 分 项 工程 量 清单 分 析 表 见 表 2-65 一 表 2-129。 


工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 


表 2-65 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (一 















,建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 实 
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建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》、2006 年 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》 以 及 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 计算 规则 》 的 有 关 规 定 计算 。 
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项 目 编码 031001002001 计量 单位 m 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 
人 工 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-61 室内 采暖 钢管 (焊接 ) DN50 内 10m 01 15158 321 9549 15.16 31.02 321 9.55 
人 工 单价 15.16 31.02 3.21 9.55 
工 日 (安装 )53 Ж/Т.Н 2339 
清单 项 目 综合 单价 5894 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
se Ri 钢管 DN50 1.02 2293 2339 一 一 
За 2 一 7.63 一 0 
ий! 一 31.02 一 0 





























































































工程 名 称 ， 招 竺 所 给 排水 采暖 工程 第 2 页 共 65 页 
项 目 编码 计量 单位 m 
绎 会 单 价 组 成 明细 
ПАН waina š 单价 /元 合 价 /元 
ыш ача» ма н AIR инт 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | Arm [нне | имя [ 管理 费 和 利润 
8-60 室内 采暖 钢管 (焊接 ) DN40 内 10m 0.1 134.67 57 26.9 8484 1347 24.1 2.69 8.48 
人 工 单价 小 计 1347 241 2.69 8.48 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 18.4 
清单 项 目 综合 单价 48.75 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
РЕ 钢管 DN40 m 1.02 1804 184 一 一 
其 他 材料 费 一 5.7 一 0 
材料 费 小 计 一 24.1 一 0 
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R267 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (三 ) 



















































































































































































工程 名 称 标 段 共 65 页 
031001002003 19 计量 
价 组 成 明细 
туте < 单价 /元 合 价 元 
EMAR аш ыы АТ HER имя Л AARAA | ATA [ШЕЛ он | ТГ 
851 室内 采暖 焊接 钢管 丝 接 DN32 内 10m 01 12614 75.67 3. 7947 1261 22.56 037 795 
人 工 单价 小 计 12.61 22.56 0.37 7.95 
合 工 日 (安装 )53 ГН 未 计价 材料 费 1499 
清单 项 单价 4348 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 数量 单价 /元 合 价 /元 “| 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 元 
焊接 钢管 DN32 m 1.02 14.7 14.99 一 一 
ШИЛЕП = 7.57 = 0 
材料 费 小 计 一 22.56 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 4 页 共 65 页 
项 目 编码 030801002004 钢管 计量 单位 m 
单价 组 成 明细 = 
Ор 定额 名 称 жшт | мы хх -- ua ан 
材料 费 з | 管理 费 和 利润 | ATA 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
8-50 室内 采暖 焊接 钢管 丝 接 DN25 内 10m 0.1 > 5848 3.25 7787 1236 17.45 033 7.79 
人 工 单价 Til 1236 17.45 033 7.79 
综合 工 日 (安装 )59 元 / 工 日 未 计价 材料 费 118 
ЙТ 3792 
型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 人 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
Р m 102 11.37 118 = = 
iiai J 其 他 材料 费 s 一 5.85 一 0 
材料 费 小 计 = 17.45 = 0 








































































































#269 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 ) 
$ 第 5 页 
031001002005 钢管 计量 单位 
价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定 频 单 位 最 
дашы ваго айр. жЕ 人 工 费 HHA 机 械 费 理 费 和 利润 |。 ATA ШИЛ 机 械 费 [ын 
8-49 室内 采暖 焊接 钢管 丝 接 DN20 内 10m 0.1 100.49 39.82 0 63.31 10.05 11.79 0 6.33 
人 工 单价 小 计 10.05 11.79 0 6.33 
合 工 日 (安装 )53 WH 未 计价 材料 费 78 
清单 项 目 综合 单价 28.16 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 单位 量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
焊接 钢管 DN20 m 102 785 78 
БШ 
яа ЕНЕ = 3.38 = П 
材料 费 小 计 1178 0 
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R270 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (六 ) 




















































































031001005001 铸铁 管 计 
Е 单价 /元 И 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 
Бш оаа нашы а Ат НН ими | 管理 费 和 利润 AIA ИНИ MEE 
8-405 Ak ORTER bH uki? W $! DN100 š 10m 0.1 200.39 777.69 13.9 126.25 20.04 114.26 1,39 1263 
人 工 单价 小 计 20.04 114.26 1.39 12.63 
GALIE ЛЕН ШШШ 3649 
ЕА 14832 
下 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 KE 单价 元 | AW | imas | WWG 
无 承 口 铸铁 排水 管 DN100 5 089 m 38.49 = =s 
Т 
инан KEHRA = тт = 0 
НН = 11426 = 0 


工程 名 称 ; 





招待 所 给 排水 采暖 工程 
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项 目 编码 031001006001 计量 单位 m 
f 价 组 成 明细 
аша ор р = 单价 /元 — 合 价 /元 
PERE EMR DREE ЖЕ rw HHA инт И | лтя | инт | имя | mmmn 
8-357 室内 塑料 给 水 管 НН é 63 内 10m 0.1 8 166.76 17 7042 11.18 11235 1.22 7.04 
人 工 单价 小 计 25 11.18 112.35 1.22 7.04 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 x 9568 
ГҮЛ 1318 
Е 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
k [ДЕ mm 以 内 m 1.02 93.8 95.68 一 = 
PARAE NEHRA 24 = 1668 = 0 
材料 费 小 计 











ГЕИ: й 


得 待 所 给 排水 采暖 工程 


表 2-72 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ( 八 ) 





11236 



















































































标 段 : 第 8 页 共 65 页 
项 目 编码 031001006002 项 目 名 称 ЖТ 计量 单位 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
„ла 定额 名 称 定额 单位 ш 单价 /元 合 价 /元 
жй шыш шыша "= KIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | Arm ШИЛ 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
8-356 室内 塑料 给 水 管 熔接 #50 内 10m 0.1 96.94 134.72 2.19 61.08 9.69 88.24 0.22 6.11 
小 计 9.69 88.24 0.22 6.11 
林 计 价 材料 费 7477 
L 104.26 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 单位 = Ж ГАИ Жї | WATU 
塑料 给 水 管 管 外 径 50mm 以 内 m 1.02 73.3 74.77 一 一 
HRANA 其 他 材料 要 = 1347 = 0 
村 料 费 小 计 = 88.24 = n 








































































































































































































































































安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 
‚өөө ө ө ө ө ө ө ө ө ө о и 
表 2-73 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ( 九 ) 
上 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工 程 FE: 第 9 页 共 65 页 
项 目 编码 031001006003 计量 单位 m 
ШЕШЕП 
Š 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 
Бы еше Бы ш АТ НН ння Динанын | Arm [Л їнї? | 管理 费 和 利润 
8-355 ЖЕРИНЕН КҮ HEO 40 内 10m 01 81.62 90.27 2.02) 5142 816 689 92 514 
人 工 单价 小 计 8.16 689 0.2 5.14 
合 工 日 (安装 )53 却 工 日 未 计价 材料 费 5987 
清单 项 目 824 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 车 位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
mn 1 40mm 以 内 m 102 58.7 59.87 
нё 
UR EHHA 9.03 I 
材料 费 小 计 68.9 0 
表 2-74 分 部 分 项 分 析 表 (十 ) 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 10 页 共 65 页 
项 目 编码 031001006004 43 жї 计量 单位 m 
ҮЙ ТИНИН 
ШЕ = Е 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 йл 价 /元 
材料 费 о | 管理 费 和 利润 | ATA 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
8-354 室内 塑料 给 水 管 熔接 #32 内 10m 01 D 67.29 2.02 4832 7.67 50.18 02 183 
人 工 单 价 小 计 7.67 50.18 0.2 4.83 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 4345 
ШШЕ ДИЙ 6288 
ЕЕН. BOB. ТИ 单位 数量 单价 /元 合 价 元 | 暂 估 单价 /元 | 暂 信 合 价 /元 
mH THE S2mm 以 内 m 102 126 43.45 — = 
наш к ТИШНЕ 一 = 6.73 0 
材料 费 小 计 50.18 0 
表 2-75 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (十 一 ) 
t 65 页 
031001006005 TEA 计量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
š ë 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 人 
ERN Бети РЕСЕ = KIR HAR мия ”| 管理 费 和 利润 | ALA HHA 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
8-353 室内 塑料 给 水 管 熔接 825 内 10m 0.1 68.11 67.66 1.68 42.91 6.81 34.61 0.17 4.29 
人 工 单价 小 计 6.81 34.61 017 4.29 
侣 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 村 料 费 2785 
单价 4589 
3 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 从 元 
TE 25mm 以 内 m 1.02 273 2785 — 一 
ET 
а 其 他 材料 费 67 0 
材料 费 小 计 34.62 0 
мо 
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表 2-76 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (十 二 ) 
工程 名 称 :招待 所 给 排水 采暖 工程 














































































































































































































































标 段 : 第 12 页 共 65 页 
项 目 编码 031001006006 Д 计量 单位 m 
ШЕШЕП 
Š 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 
шышы а АТ НН ння [ттын | Arm HEE уе | 管理 费 和 利润 
8-352 室内 塑料 给 水 管 NHKA 20 内 10m 01 64.08 60.04 1.68 4037 ват 23.34 017 4.04 
人 工 单价 小 计 ват 23.34 017 4.04 
合 工 日 (安装 )53 WH 未 计价 材料 费 1734 
清单 项 目 综合 单价 3395 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 фи 数量 单价 /元 合 价 /元 “| 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
[Л FE 20mm 以 内 m 1.02 17 17.34 = 
费 明 
UR EHHA 6 I 
材料 费 小 计 23.34 0 
表 2-77 分 部 分 项 工 ре? 分 析 表 (十 三 ) 
[ 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 13 页 共 65 页 
项 目 编码 031001006007 aA MET 计量 单位 m 
ЖЕ W tr НИН 
"из n Š 单价 /元 кә 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 m 
ЕМИ Еси си. ЖЕ r ИН т [Teman хт [ нї [ ими [TERAN 
8-355 室内 塑料 管 熔接 940 内 10m 0.1 Е) 90.27 2.02 5142 816 80.63 02 5.14 
人 工 单价 小 计 8.16 80.63 0? 5.14 
Ek LH 028053 元 工 日 未 计价 材料 费 718 
iñ 单价 9413 
+ в. . 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
[ЛЛ "нё 和 mm 以 内 m 1.02 70.2 718 = = 
TTE 
HERAN J 其 他 材料 费 = 一 9.03 = 0 
材料 费 小 计 = 80.63 = 0 
表 2-78 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (十 四 ) 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 14 页 共 65 页 
项 目 编码 031001006008 项 目 名 称 计量 m 
清单 综合 单价 组 成 明细 
n я 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 LEA 定额 单位 - 2 
жыш, аш шалын Б Ат# HHP 机 械 寓 | 管理 费 和 利润 | ATA ШШ ин ”| 管理 费 和 利润 
8-354 室内 塑料 给 水 管 烙 接 6 32 内 10m 0.1 76.69 67.29 2.02 4832 7.67 662 0.2 4.83 
人 工 单价 小 计 7.67 662 02 4.83 
НС 53 元 / 工 晶 未 计价 村 料 费 5947 
789 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
PTE {# 32mm 以 内 m 1.02 58.3 59.47 一 一 
ТГ 
тиня 其 他 材料 费 一 6.73 一 0 
材料 费 小 计 = 662 = 0 

















141 МЭМ 





安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 






































































































— 
表 2.79 分 部 分 项 工程 晶 清单 综合 单价 分 析 表 (十 五 ) 
共 65 页 
031001006009 my 
К 定额 名 各 定额 单位 | ma FI 
\ йы I тя инт | FERRAN] лт | им ИМ “| 管理 要 和 利 油 
8-353 室内 塑料 给 水 管 熔接 #25 内 10m 0.1 68.11 1.68, 4291 6.81 48.18 0.17 4.29 
小 计 6.81 48.18 0.17 4.29 
来 计价 材料 要 агат 
ОЧЕР: 5945 
EE 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 Pri 单价 元 “| #йїҗ | manos | WWW 
Í 25mm 以 内 1.02 40.6 41.41 一 一 
алй 
ияш ТИШНЕ = 677 = 0 
ШЕШ) = 48.18 
















































































































































































工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 16 页 共 65 页 
EEEN 1031001006010 WH 计量 单位 m 
价 组 成 明细 
Papapas аата š 单价 /元 合 价 /元 
emas rak HOME ЖЕ ИН ит СИ | лти | ния | имя A 
8-352 HAMR AKIE НН 0204 10m 0.1 60.04 1.88 40.37 641 34.97 017 4.04 
人 工 单价 Ди 641 34.97 017 404 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 2897 
їй 4558 
主要 材料 多 称 < 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
š m ШЫ т 10? 284 28.97 = = 
иван — С дения = 0 = 0 
材料 费 小 计 жы _ 34.97 一 0 
表 2-81 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (十 七 ) 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 17 页 共 65 页 
项 目 编码 031001006011 名 称 计量 单位 m 
单价 组 成 明细 
=" spa эма = 单价 /元 合 价 /元 
да+ е Беги шз AIR ШЕЛ зит | 管理 费 和 利润 | Arm HESE 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
8-415 室内 承 塑料 排水 管 № DN150 内 10m 0.1 21931 34225 2983 13816 21.93 72.19 2.98 1382 
人 工 单价 小 计 21.93 72.19 2.98 1382 
综合 工 日 ( 安 物 53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 3797 
110.91 
单位 E 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 暂 估 合 价 /元 
* 0.698 38 26.52 一 一 
材料 费 明 细 m 0.947 40.09 37.97 = 
其 他 材料 费 一 77 一 0 
材料 费 小 计 = 72.19 0 
《142 
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表 2-82 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (十 八 ) 
















































































第 18 页 共 65 页 
031001006011 Pr: il 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 - - ВИ: __ 
人 工 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-415 室内 承 塑 料 排水 管 粘 接 DN150 内 10m 0.1 21931 298: 138.16 21.93 72.19 2.98 13.82 
人 工 单价 Ди 21.93 72.19 2.98 1382 
合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 3797 
清单 项 目 综合 单价 110.91 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
ЖК EHE 件 DN150 党 0.698 38 26.52 一 
材料 费 明细 承 插 塑 料 排水 管 DN150 m 0.947 40.09 37.97 = = 
其 他 材料 费 一 77 — 0 
材料 费 小 计 一 72.19 = 0 

















工程 名 称 ， 招 待 


所 给 排水 采暖 工程 
项 目 编码 


表 2-83 





















































































第 19 页 3065 Д 

031001006013 тн 计量 单位 m 

L Lift HAR 
күз үр ра ч Ра 单价 /元 合 价 /元 

ышы ыйы аме wa р HHR TARAA | AIA | инт | имя [їїяїтїнїїйї 

8-413 ЖК MEHIKA МИЕ DN75 内 10m 0.1 ss 14688 8491 1348 326 1.59 849 

人 工 单 价 小 计 1348 326 1.59 849 

合 工 日 (安装 )53 元 / 工 晶 未 计价 材料 费 1791 
5616 

单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 

m 0.963 18.6 17.91 = = 

иии 其 他 材料 费 sasa 一 14.69 = 0 

材料 费 小 计 












Ти и: ЗИН 















表 2-84 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (二 十 ) 
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标 段 : 第 20 页 共 65 页 
031001006014 计量 单位 m 
价 组 成 明细 
кше мү Ри 单价 /元 合 价 /元 
Ean Tae шша = KIR HNR имя [| 管理 费 和 利润 | ATA 材料 机 械 费 ”管理 费 和 利润 
8-412 室内 承 塑 料 排 水 管 粘 接 DN50 内 10m 0.1 96.41 85.08 9.98 60.73 9.64 233 1 6.07 
人 工 单 价 小 计 964 233 1 6.07 
合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 148 
清单 项 目 单价 4003 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
承 插 塑 料 排水 管 DN50 m 0.967 15.3 148 一 一 
ыйа 其 他 材料 费 一 8.51 — 0 
材料 费 小 计 一 23.31 一 0 
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表 2-85 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (二 十 一 ) 














































L 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 вй. 25 21 BL JÉ 65 HL 
ЕГП 031002001001 项 目 名 称 计量 单位 kg 
清单 综合 单价 组 成 明细 

定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 = хал Е чн = 
RIR нн RIR 材料 费 | имя | 管理 费 和 利 油 

未 计价 材料 费 0 

清单 项 目 综合 单价 ЕАН И ЗЕЕ) 

E 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 | 合 从 元 | 暂 估 单 俐 /元 [ мух 

















材料 费 明细 













表 2-86 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 
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工程 名 称 :招待 所 给 排水 采暖 工程 





计量 单位 
































































项 目 编码 031002003001 
kumu 定额 名称 定额 单位 | mm ШШ 
人 工 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
6-3010 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN20 内 + 1 5.88 0.95 37 588 1158 095 3.7 
人 工 单价 小 计 v 5.88 11.58 095 37 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
ле 22.11 
№ 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 一 11.58 一 0 
= 11.58 — 0 
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工程 名 称 ， 招 竺 所 给 排水 采暖 工程 




























































项 目 编码 031002003002 项 目 名 称 计量 单位 + 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 ш шш 
人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
6-3010 般 穿 墙 套 管制 安 DN20 内 *£ 1 5.88 11.58 0.95 37 5.88 11.58 095 3.7 
人 工 单价 小 计 588 11.58 095 3.7 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 22.11 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 / 元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 其 他 材料 费 一 1158 一 0 
材料 费 小 计 一 11.58 一 0 
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表 2-88 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (二 十 四 ) 
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上 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工 程 FE: 第 24 页 共 65 页 
项 目 编码 031002003003 项 目 名 称 计量 单位 本 
清单 综合 单价 组 成 明细 
定额 编 wana a Е 单价 /元 合 价 /元 
ыыы ыы asas е АТ HH инт J ани | лга HN. он | RENA 
6-3011 般 穿 墙 套 管制 安 DN32 内 个 1 7.47 15.41 0. 471 7.47 15.41 095 an 
人 工 单价 小 计 7.47 15.41 0.95 4.71 
合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 28.54 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 其 他 材料 费 = 15.41 = 0 
材料 费 小 计 = 1541 = 0 
表 2-89 分 部 分 项 工程 最 合 析 表 (二 十 五 ) 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 ft: % 25 Ji 共 65 页 
项 目 编码 031002003004 ШЗ її 计量 单位 个 
单价 组 成 明细 
эшка ‚йа SGS š 单价 /元 < 合 价 /元 
std Я: хаин - жа р <> инт т [иттыни| Arm | ння | инт | мняюим 
6-3011 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN32 内 $ 1 > М 15.41 0.95 4.71 747 15.41 095 4.71 
人 工 单价 小 计 Жү 7.47 15.41 0.95 4.71 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 晶 未 计价 材料 费 0 
2854 
主要 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 从 /元 
材料 费 明细 其 他 材料 费 一 — 15.41 一 0 
材料 费 小 计 = 15.41 — 0 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 58 第 26 页 
项 目 编码 031002003005 计量 单位 
单价 组 成 明细 
че m š түн m 单价 /元 合 价 /元 
виз Ра РЕЗЕ 58 АТ HER имя | mman | AIA инт | имя 7 
6-3012 般 穿 墙 套 管制 安 DN50 内 + 1 123 26.86 1.04 7.75 12.3 26.86 104 7.75 
人 工 单价 小 计 123 26.86 104 7.75 
合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 单价 4795 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 其 他 材料 费 — 26.86 — 0 
材料 费 小 计 二 26.86 = 0 
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#291 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (二 十 七 ) 
上 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工 程 278 第 27 页 共 65 页 
项 目 编码 031002003006 项 目 名 称 计量 单位 个 
清单 综合 单价 组 成 明细 
FAR ктт Fam = 单价 /元 合 价 /元 
ыыы ENA asas шше Ат 材料 费 имя J 管理 费 和 利润 | ATA ин її | 管理 费 和 利润 
6-3015 般 穿 墙 套 管制 安 DN100 内 + 1 29.79 56.95 mY 18.77 29.79 56.95 1.14 18.77 
人 工 单价 小 计 29.79 56.95 1.14 18.77 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 晶 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 综合 单价 106.65 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 其 他 材料 费 = 56.95 = 0 
材料 费 小 计 = 56.95 = 0 
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待 所 给 排水 采暖 工程 


分 部 分 项 工程 量 清美 综 全 


析 表 (二 十 八 ) 


第 28 页 


共 65 页 

































































项 目 编码 031002003007 fr 计 最 单位 个 
ЖТТ HURI 
N 单价 /元 < 合 价 /元 
定 烦 编 号 定额 名 称 定额 单位 数量 
үн; 材料 费 хД 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
6-2993 刚性 防水 套 管制 安 DN50 内 $ 1 > 1 80.68 1422 4404 69.91 80.68 1422 44.04 
人 工 单 价 小 计 69.91 80.68 1422 44.04 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 晶 未 计价 材料 费 0 
ARTEN 208.85 
Б к. ЖД. М 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 _ | 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 / 元 
材料 费 明细 =i 其 他 材料 费 一 80.68 一 0 
材料 费 小 计 сај _ 80.68 一 0 

























































































工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 29 页 共 65 页 
项 目 编码 031002003008 称 计量 单位 个 
LECUE] 
= Р т F š 单价 /元 合 价 /元 
‚аз сии ЕМРЕ з= KIR HEA имя [пин | AIA инт | ими | ИН 
6-2997 刚性 防水 套 管制 安 DN150 内 A 1 109.82 172.38 29.47 69.19 109.82 17238 29.47 69.19 
人 工 单价 小 计 109.82 172.38 29.47 69.19 
BATHE ИЕН 未 计价 村 料 费 0 
380.86 
主要 村 料 名 称 、 规 格 。 型 号 单位 РЕ 单价 /元 ”| 合 从 /元 | 暂 信 单价 元 | mada 
材料 费 明细 其 他 材料 费 Е 17238 = 0 
ЕЛП = 17238 = 0 
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— 建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 实 训 
表 2.94 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (三 十 ) 
上 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 30 页 共 65 页 
项 目 编码 031003001001 k RENN 计量 单位 个 
ДЕЛЕТ 
2 аа ых 单价 /元 Ега 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 人 量 - - - 
9А Быны СЕНЕ ыы АТ HER инт [итини | AIA нит | имя “| 管理 费 和 利润 
8-527 ЖЕП DN20 内 + 1 53 128 0 зи 53 85.06 0 3.34 
人工 单价 小 计 53 85.06 0 3.34 
СНС 34053 LH 未 计价 材料 费 B08 
清单 项 目 937 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 弄 号 数量 ША ñ И ФИЙ 
螺纹 同门 DN20 LOL 80 808 
费 明 4 
кинин ШИЕ 1% 0 
材料 费 小 计 85.06 
CERE И: HIGH 8 第 31 页 JK 05 Д 
项 目 编码 031003001002 к 螺纹 网 门 计量 单位 个 
[从 组 成 明细 
г w Š “ 单价 /元 = 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 量 
енн ышы EMME жк г ГІД ит [итини AIA | инт | ими | mman 
8:528 WALIN DN25 内 + 1 ` 5.96 {] 4 636 127.16 0 4 
人 工 划 价 小 计 2 636 12716 0 4 
BATHED 却 工 日 未 计价 材料 费 1212 
E 会 单价 137.52 
主要 к. 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
Р ДЕ 1.01 120 121.2 一 一 
БЕП 
нинин 其 他 材料 费 一 一 5.96 = 0 
材料 费 小 计 一 127.16 = 0 
№296 “分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (三 十 二 ) 
工程 名 称 ， 招 桂 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 32 页 共 65 页 
项 目 编码 031003001003 项 目 名 称 ГЕТ 计量 单位 本 
清单 综合 单价 组 成 明细 
š 单价 /元 БҮЛ 
定额 编号 定额 名 称 йй 量 
Шаш аай шашы шшш Ат 村 料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | ALA HAA ME 
8-641 FAUN DNIO + 1 159 004 0 101 1.59 30.34 0 101 
人 工 单价 小 计 159 30.34 0 101 
BATHED y E H 未 计价 材料 费 30.3 
清单 项 目 综合 单价 32.94 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
手动 放 凤 交 DN10 个 101 30 30.3 = = 
ну 
„ш 其 他 材料 费 一 004 0 
材料 费 小 计 30. 0 








147 МЭЭМ 





安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 





R29 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (三 十 三 ) 








































































[ 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 кй. 第 33 页 共 65 页 
项 目 编码 031003001004 项 目 名 称 计量 单位 + 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ЕЕ === =a = 单价 元 ЕГА 
аа аны ЕУ РЯ АТ HAA БИТ жий | АТ [ШЕ] ня | 管理 费 和 利 油 
8-530 WRAL DN40 内 ны 1 13.25 11.23 0 8.35 13.25 96.07 0 8.35 
人 工 单价 小 计 13.25 96.07 0 835 
FENER TH 不 计价 材料 家 ГТ 
清单 项 目 综合 单价 117.67 
БЕНИ. Mi NG [Д1] и бух | fe | mr | ЇЙ 
ЖЕГП DN40 4 1.01 84 84.84 = 一 
Иня ЗНАНИЯ 三 1123 = 0 
材料 费 小 计 96.07 = 0 
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项 目 编码 031003001005 З 
ЛД 
„а А А 单价 /元 ~ 合 价 /元 
зна 定额 名 称 定额 单 们 а 
ашы а анг. жа Е [Г] їнт [ятни лт | ин їн 00717 
8-587 ЖҮРЕ q DN32 内 个 1 285 3.85 0 5.01 7.95 35.85 0 501 
人 工 单价 小 计 т 7.95 35.85 0 5.01 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 32 
综合 单价 48.81 
、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
32 14 1 32 32 一 一 
ET 
изии 其 他 材料 费 ik — 385 — 0 
材料 费 小 计 一 35.85 一 0 
表 2.99 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (三 十 五) 
工程 名 称 ， 招 竺 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 35 页 
项 目 编码 031003001006 0] 计量 单位 
价 组 成 明细 
š aspa 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 
68 мавы Шывы ея KIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 АТ ШИЛ 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
8-526 ЕПА DN15 内 + 1 53 3.56 0 3.34 5.3 23.76 0 334 
人 工 单价 小 计 5.3 23.76 0 334 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 20.2 
324 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
AM DNI5 + 101 20 一 一 
7 
иная 其 他 材料 费 一 一 0 
材料 费 小 计 一 一 0 
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表 2-100 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (三 十 六 ) 
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上 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 36 页 共 65 页 
项 目 编码 030803005001 项 目 名 称 ЕЕ 计量 单位 * 
清单 综合 单价 组 成 明细 
ч 5 单价 /元 合 价 /元 
定额 名 称 定额 单位 в 
“ef a a Ar HAR 机 械 费 KIR 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
8639 自动 排 气 交 DN20 个 1 124 1136 0 124 11.36 0 781 
人 工 单价 小 计 12.4 41.36 0 181 
ATHE 元 工 晶 未 计价 材料 费 30 
清单 项 目 综合 单价 61.57 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
自动 排 气 网 DN20 1 30 30 = 一 
10 
ыы ИЕМЕ = 1136 = I 
材料 费 小 计 = 41.36. = 0 
№2101 分 部 分 项 工程 量 清 驰 踪 分 析 表 (三 十 七 ) 
[ 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 ft: 第 37 页 Jt 05 Д 
项 目 编码 031003003001 k PRIRENT 计量 单位 个 
价 组 成 明细 
š 单价 元 = 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 
ин es ана ИН їнт [тятини| лей | инт | ими [иж 
8-543 PLIA DN50 内 * 57.05 1233 1636 25.97 407.05 1233 16.36 
人 工 单 价 小 计 25.97 407.05 12.33 16.36 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 350 
461.71 
单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
£ 1 350 350 — 一 
TI 
или 其 他 材料 费 一 一 5705 一 0 















材料 费 小 计 
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工程 名 称 ， 招 桂 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 38 页 共 65 页 
码 031003003002 БИШ ТИ 计量 单位 5 
单价 组 成 明细 
payanqa эшн m 单价 /元 合 价 /元 
ERAI pos TONE ка RIR 材料 费 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 | ALA HHA 机 械 费 | 管理 费 和 和 酒 
8-544 ЕСЕД DN65 内 И 1 3498 69.62 2181 22.04 34.98 529.62 21.81 22.04 
人 工 单价 小 计 3498 529.62 21.81 22.04 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 460 
清单 项 目 综合 单价 608.45 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
| 同门 DN65 + 1 460 460 = = 
aaa 其 他 材料 费 一 69.62 — 0 
材料 费 小 计 529.62 0 
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ee = 
表 2.103 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (三 十 九 ) 
上 程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 39 页 共 65 页 
项 目 编 031003003003 计量 单位 + 
wa чин wp EMT 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 量 
кы, кшн СЕЕ 58 RIR имя 。| 管理 费 和 利润 | Ат НЕ уни | ЛЛ 
8-543 BUR 0 DN50 内 А 1 25.97 12: 16.36 25.97 657.05 12.33 16.36 
入 工 单 价 25.97 657.05 12.33 16.36 
Fe LHE ЛЕН 未 计价 村 料 费 600 
清单 项 目 综合 单价 71171 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 从 元 | 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
:同门 DN50 个 1 600 600 = = 
费 明 细 
иналы 其 他 材料 费 5705 = 0 
材料 费 小 计 657.05 = 0 
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第 40 页 


共 65 页 





项 目 编码 























































































031003003004 名 称 焊接 法 兰 阅 门 计量 单位 + 
证 价 组 成 明细 
peen утте Ps 单价 /元 = 合 价 /元 
sg td |: ЖЕ гй Инт їн mman | лтя | инт | ими | mman 
PLIA DN50 内 1 — 2557 57.05 2.33 16.36 25.97 2857.05 1233 16.36 
人 工 单价 小 计 н 2597 285705 1233 16.36 
ТСН 953 元 / 工 日 未 计价 村 料 费 4 2800 
291171 
单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
' ^ 1 2 800 2 800 一 一 
инин 其 他 村 料 费 = 5705 = ° 
材料 费 小 计 285705 


工程 名 称 ， 招 竺 
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#2105 “分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (四 十 一 ) 

























































































标 段 : 
项 目 编码 031003003005 项 目 名 称 Fr 计量 
清单 综合 单价 组 成 明细 
enam ше Бутту Е 单价 /元 合 价 /元 
sssi аы шшш ыы RIR ин 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | АТ HHT 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
8-543 Жа ег е DN50 内 Йе 1 25.97 57.05 1233 16.36 25.97 537.05 1233 16.36 
人 工 单价 小 计 25.97 537.05 12.33 16.36 
CE] 未 计价 材料 费 480 
591.71 
主要 材料 名 位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单 价 / 元 | 暂 估 合 价 /元 
ї £ 1 480 480 一 一 
ннн 其 他 材料 费 5705 一 0 
材料 费 小 计 537.05 一 0 
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表 2-106 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (四 十 二 ) 


工作 任务 2 


















































































































































工程 名 称 : 招待 所 给 排水 采暖 В: 第 42 页 共 65 页 
ЖН 031003013001 项 目 名 称 水 表 计 * 
清单 综合 单价 组 成 明细 
N | wa 单价 /元 K 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 = = 
人 工 费 材料 费 gr РН Ji 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-701 螺纹 水 表 组 成 安装 DN50 内 组 ї 424 56.19 26.71 424 276.19 0 26.71 
人 工 单价 小 计 424 276.19 0 26.71 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 220 
345.3 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
Ме 螺纹 水 表 DN50 个 { 220 220 一 = 
其 他 材料 费 一 56.19 一 0 
材料 费 小 计 一 276.19 一 0 
ж2л 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (下 
工程 名 称 ， 招待所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 43 页 共 65 页 
项 目 编码 031004003001 项 目 名 称 йе 计量 单位 组 
清单 综合 单价 织 成 794 
ие | ый 25 元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 " 
人 工 费 НЯ 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-450 洗脸 盆 钢管 组 成 冷 热 水 < 364.16 38857 0 229.42 36.42 315.6 0 22.94 
人 工 单价 мї 3642 3156 0 22.94 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 276.74 
清单 项 目 综合 单价 374.97 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
её ^ 101 120 1212 _ 一 
立 式 水 嘴 DN15 个 2.02 35 107 一 一 
材料 费 明 细 铜 截止 间 DN15 + 2.02 32 64.64 一 一 
洗脸 盆 下 水 口 ( 铀 )DN32 个 101 20 202 一 一 
其 他 材料 费 一 3886 一 0 
材料 费 小 计 一 315.6 一 0 
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Фо e e e e ө ө ө ө ө ө ө ө ө o о m... 


表 2-108 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (四 十 四 ) 
























































































































































第 44 共 65 页 
031004004001 项 目 名 称 Wiki 计量 单位 组 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 = = 
кй 材料 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-457 RX0.6 | їй И 人 工 乘 以 系数 0.6 10 组 01 160.59 6632 0 10118 16.06 1956 0 10.12 
人 工 单价 小 计 16.06 1956 0 10.12 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 129.28 
清单 项 目 综合 单价 221.77 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
жа * 101 28 28.28 一 一 
材料 费 明细 水 嘴 ( 全 钢 麻 光 )DN15 个 101 100 101 一 一 
其 他 材料 费 一 66.32 一 0 
材料 费 小 计 一 195,6 一 0 
077 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 R 标 段 : 第 45 页 共 65 页 
项 目 编码 031004010001 项 目 名 称 淋浴 器 计量 单位 组 
Hii Н? 
ТЯ И 定额 间 人 ` Fina ышы: 
人 工 费 ‚Иня 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-470 淋浴 器 钢管 组 成 冷 热 水 10 0.1 30857 310.93 0 1944 30.86 95.49 0 19.44 
人 工 单价 小 计 30.86 95.49 0 19.44 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 64.4 
清单 项 目 综合 单价 145.79 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
ЕЯ: * 1 24 24 — 一 
材料 费 明细 内 螺纹 截止 闪 JI1W-10-15 ак 2.02 20 404 一 一 
其 他 材料 费 一 31.09 — 0 
材料 费 小 计 一 9549 一 
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工程 名 称 : 招待 所 给 排水 采暖 工程 


表 2-110 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (四 十 六 ) 










































































标 段 ， 第 46 页 共 65 页 
项 目 编码 031004011001 名 称 计量 单位 组 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 单位 数量 
人 工 费 材料 费 HU 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-473 淋浴 房 冷 热 水 10 组 01 5627 307.32 0 3545 5627 135101 0 3545 
人 工 单价 小 计 56.27 135101 0 3545 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 1320.28 
清单 项 目 综合 单价 x= 1442.73 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
淋浴 房 Т 1 1260 1260 一 一 
нш 单 把 调 温 软 管 淋浴 器 > X £ 1 32 32 一 一 
浴盆 下 水 口 ( 钢 ) 套 1.01 28 28.28 一 一 
其 他 材料 费 30.73 一 0 
材料 费 小 1351.01 一 0 
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mm 分 项 工程 量 清单 综合 单价 : 


第 47 页 


共 65 页 







































































项 目 编码 031004006001 项 目 名 称 大 便 计量 单位 # 
ZA еа илч 
ТУ жиек жюн; Ф- ЛЕ аш 
人 工 费 im 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 机 费 管理 费 和 利润 
8-483 坐 式 大 便器 连 体 水 箱 10 01 361.3 37.51 0 227.62 36.13 863.46 0 22.76 
人 工 单价 小 计 36.13 863.46 0 22.76 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 859.71 
清单 项 目 综合 单价 922.35 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
连 体 坐 便器 + 101 680 6868 — 一 
连 体 坐 便器 进 水 交配 件 f: 1.01 69 69.69 一 一 
材料 费 明细 连 体 坐 便器 排水 口 配件 套 1.01 78 78.78 — 一 
坐 便器 桶 盖 £ 1.01 242 24.44 一 一 
其 他 材料 费 一 375 — 0 
材料 费 小 计 一 863.46 — 0 
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表 2-112 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (四 十 八 ) 



















































































гей: Н 非 水 采暖 工程 标 段 : 第 48 页 共 65 页 
项 目 编码 031004007001 小 便器 计量 单位 f: 
单价 组 成 明细 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 ыш: ыш 
人 工 费 材料 费 0 理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-485 普通 挂 斗 式 小 便器 10 套 01 178.77 332.34 112.63 17.88 238.26 0 1126 
人 工 单价 小 计 17.88 238.26 0 1126 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 xP 205.03 
清单 项 目 综合 单价 267.4 
主要 材料 名 规格 、 型 号 单位 量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
ҮҮТ RV 个 101 180 1818 
材料 费 明细 小 便器 角 型 间 DN15 д 101 23 23.23 
其 他 材料 费 一 33.23 一 0 
НН х 一 238.26 = 0 
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项 目 编码 03100401: йй 计量 单位 个 
GEJ 
à 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 
人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
8-514 юй 50 104 01 8671 2736 0 5462 867 42.74 0 546 
人 工 单价 小 计 8.67 42.74 0 546 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 40 
清单 项 目 综合 单价 56.87 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
地 漏 DN50 + 1 40 40 
材料 费 明细 
其 他 材料 费 一 274 一 0 
材料 费 小 计 一 42.74 一 0 














表 2-114 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 十 ) 




































































工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 50 页 共 65 页 
THR 031004014002 ЖИТИП HE 下 
ass Siri NN 2 单价 /元 БА 
EU ea TANE ше RIR HAR URAS | 管理 费 和 利润 | AL 材料 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
8-518 地 面 扫除 口 50 10 个 0.1 39.75 139 25.04 3.98 20.14 0 2.5 
人 工 单价 小 计 398 20.14 0 2.5 
GATHERS ЕН ЖТЫН 20 
清单 项目 综合 单价 2663 
下 要 材料 名 称 、 观 格 、 型 号 ГИЙ БҮЗ тие | 合作 元 | зем РЯ 
地 面 扫除 口 DN50 不 1 20 20 一 一 
чан 其 他 材料 费 = 014 = 0 
[ШЕШ 20.14 = 0 














表 2-115 分 部 分 项 工 











































































































工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 51 页 共 65 页 
项 目 编码 031004014003 J 地 而 扫除 口 计量 单位 组 
单价 组 成 明细 
定额 编号 w шша Е 单价 /元 > 合 价 /元 
sek ши РИТЕ за ГА ИН ит [титыни| лтя | инт | има [иын 
8-520 地 而 扫除 口 100 10 + 01 173 0 3238 514 40.17 0 324 
人 工 单 价 小 计 5.14 40.17 0 3.24 
合 工 日 (安装 )53 WTH 未 计价 材料 费 4 
Г 单价 48.55 
主要 k. м. МЕ 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
' 100 К 1 40 40 — 一 
м П ЕД 一 = 017 = 0 
材料 费 小 计 一 40.17 = 0 












#2116 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 十 二 ) 
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项 目 编码 031005002001 项 目 名 称 钢 制 柱 式 散 热 器 计量 单位 组 
清单 综合 单价 组 成 明细 
Е sal qk оа = 单价 /元 合 价 /元 
ltd ышкы айы ЖЕ RIR Ин 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | АТФ HHR 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 
8-92 钢 制 柱 式 散热 器 >10 片 组 1 23.85 24.06 0 15.03 2385 624.06 0 15.03 
人 工 单价 小 计 2385 624.06 0 15.03 
RATHEE UH 未 计价 材料 费 600 
662.94 
EG 单价 /元 合 从 元 | 暂 信 单价 /元 | ИЕН 
1 600 600 — 一 
янаша KEHNA == 24.06 = 0 
材料 费 小 计 Е 62406 = 0 
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表 2-117 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 十 三 ) 




































































L 程 名 称 ,招待所 给 排水 采暖 工程 вй. 第 53 页 共 65 页 
ЕЕ 031005002002 THEA TERA ШЕП ш 
清单 综合 单价 组 成 明 纲 
ee === ЕЗЕТ = 单 俐 /元 ЕГА 
а авы Бъ тя KIR HEA БИ? АТ HR [ИЛИШ ЕТП 
8-92 钢 制 柱 式 散热 器 >10 片 组 1 23.85 24.06 0 23.85 52406 0 15.03 
人 工 单价 小 计 2385 52406 0 15.03 
ATHER ЖУТ ЖИПТИН 500 
清音 项 目 综 合 单价 562.91 
ЛЕЕ Я [Л йш e | fe | mne | ЇЙ 
KITE Sa, I 8 10 片 以 上 组 1 500 500 一 一 
pti MEHEA = 24.06 = 0 
[ШЕШ = 524.06 = 0 
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248 分 部 分 项 工程 最 


析 表 (五 十 四 ) 
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项 目 编码 031005002003 名 称 钢 制 柱 式 散 热 器 计量 单位 组 
ЫИ ТЕТЕ 
эйе = Tuuk = 单价 元 ”二 ЖЖ 
іы БИР А ЖЕ ХТ ИН їнт [mman | Arm | инт [ имя [її 
8-92 钢 制 柱 式 散 热 器 >10 片 组 1 5 24.06 0 1503 2385 42406 0 15.03 
人 工 单价 小 计 2385 42406 0 15.03 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 400 
综 会 单价 462.94 
МӨ 19 г пи | mW | ЕИ ИСЕ 
а W 10 片 以 上 组 1 400 400 一 一 
MAU 其 他 材料 要 = 24.06 = 0 
[ШЕШ = 12406 = 0 











#2119 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 十 五 ) 

































































工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 55 页 共 65 页 
项 目 编码 031005002004 项 目 名 称 ШШЕ 计量 单 位 组 
综合 单价 组 成 明细 
чиа wat Ре = 单价 /元 合 价 / 元 
EUAS эшек ыы s: 人 工 费 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 AT ШШ 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
8-91 钢 制 柱 式 散 热 器 10 片 内 1 16.96 24.06 0 10.68 16.96 324.06 0 10.68 
人 工 单价 小 计 16.96 324.06 0 10.68 
综合 工 日 (安装 )53 ЛИН 未 计价 材料 费 300 
清单 项 目 综合 单价 3517 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 ЕШ 合 价 /元 [їйї | 暂 信 合 价 /元 
е 钢 制 柱 式 散热 器 每 组 片 数 10 片 以 内 1 300 300 一 二 
Re 其 他 材料 要 = 24.06 = 0 
材料 费 小 计 一 32406 = 0 
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表 2-120 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 十 六 ) 








建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 实 训 
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031005002005 WER 计量 单位 组 
ШЕТ 
Е; Е 单价 /元 EMT 
аы казе ха AIA 材料 费 机 械 费 费 和 利润 | ATH 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
8-91 钢 制 柱 式 散热 器 10 片 内 组 f 16.96 24.06 0, 10.68 16.96 224.06 0 10.68 
人 工 单价 小 计 16.96 224.06 0 10.68 
合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 200 
清单 项 单价 2517 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 数量 单价 元 合 从 元 | 暂 人 单价/ 元 [ 暂 估 合 价 /元 
钢 制 柱 式 散热 器 每 组 片 数 10 片 以 内 1 200 200 = = 
инин ТИНЕ = 24.06 = 0 
材料 费 小 计 = 22406 = 0 
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表 2-121 分 部 分 项 工程 量 
ч, 


析 表 (五 十 七 ) 
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项 目 编码 031006015001 EAA 水 箱 制作 安装 计量 单位 
价 组 成 明细 
кте Papapa a = 单价 /元 Ya 
аша a i ж Хт Инт инт [ини | лия | инт | ими [Өй 
8-770 矩形 钢板 水 箱 安装 6m 内 1 3.83 87 115.2 182.85 600383 66.87 115.2 
人 工 单价 > 小 计 182.85 600383 66.87 115.2 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 6000 
6 368.75 
单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 个 1 6000 6000 一 一 
其 他 材料 费 = 3.83 = 0 








工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 













表 2-122 分 部 分 项 






单 综合 单价 分 析 表 (五 十 八 ) 
标 段 : 
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项 目 编码 031009001001 项 目 名 称 тц 计量 单位 系统 
iyi LE 价 组 成 明细 
ише Е аш 单价 /元 TTE 
EMAN ады ы Е RIR 村 料 费 имя | 管理 费 和 利润 | АГ ШИЛ 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
补 子 目 1 采暖 系统 调试 费 元 1 266.67 1066.62 0 168 266.67 1066.62 0 168 
BM107 SEPAR н 元 1 206.72 826.88 0 130.24 206.72 826.88 0 130.24 
人 工 单价 小 计 473.39 1893.5 0 298.24 
末 计 价 材料 费 n 
清单 项 目 2 665.13 
НЕЮ. ЖШ. 单位 ma жу | 合 从 元 | md | ТИЙ 
材料 费 明 细 其 他 材料 费 = 18935 Е 0 
АИ = 18935 = 0 
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382423 分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (五 十 九 ) 
第 59 页 共 65 页 
030601001001 
ETUE] 
Р - 单价 元 {ЙҮЗЕ 
定额 名 称 位 量 
аай КЕ хя RIR HHA имя лій Е [Д1] 
10-3 压力 式 温度 计 控制 器 控制 开关 10m 支 $ 99.11 10.3 1. 99.11 17.1 7.33 62.44 
人 工 单价 小 计 99.11 17.1 7.33 62,44 
ATES LH FHRA 68 
ЕД 185.98 
下 要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 БҮЗ 单价 元 | ms | en | ШИЙ 
ИШЕ 1 68 68 = 二 
ТТ 
канш 其 他 材料 = 103 Е 0 
材料 费 小 计 一 171 = 0 











工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 
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项 目 编码 030601002001 压力 仪表 计量 单位 台 
价 组 成 明细 
定额 编号 定额 名 称 оше т 单价 /元 合 价 /元 
шше азда td ЖЕ АТ? ИН її [няни Алт [ нн LN 0710 
10-25 就 地 压力 表 真空 表 ж 1 56 534 48 17.36 2756 1844 0.48 1736 
人 工 单价 小 计 27.56 1844 0.48 17.36 
RATNE ЛИН 未 计价 材料 费 131 
63.84 
数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
1 86 86 = = 
材料 费 明细 1 45 45 一 一 
其 他 材料 费 一 5.34 一 0 
材料 费 小 计 一 18.44 — 0 


























































































表 2-125 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 ( 六 
招待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 61 页 共 65 页 
项 目 编码 031201001001 项 目 名 称 计量 单位 
清单 综合 单价 组 成 明细 
wayana pusana 单价 /元 合 价 /元 
es таза an AIR 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 人 工 费 材料 费 机 械 费 管理 费 和 利润 
11-57 Е 01 141 13.47 0 8.88 141 135 0 0.89 
11-58 管道 剧 银 粉 漆 Ж СЫ 01 13.62 12.35 0 8.58 136 124 0 0.86 
人 工 单 价 小 计 271 2.58 0 175 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 单价 7.1 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 基价 /元 合 价 /元 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 其 他 材料 费 一 2.58 一 0 
材料 费 小 计 一 2.58 一 0 
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— 建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 实 训 
R2126 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (六 十 二 ) 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 278 第 62 页 共 65 页 
项 目 编码 031201001002 项 目 名 称 计量 单位 ш? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
| 单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单 们 数量 
Бы Бы шышы Ре Ате ине літ [ння | ини [ 管理 费 和 利润 
未 计价 材料 费 0 
НЕ; 0( 已 含 在 采暖 管 道 安装 定额 中 ) 
材料 费 明细 主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单价 /元 合 价 /元 | 暂 信 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 第 63 页 共 65 页 
项 目 编码 031201005001 项 目 名 称 布 面 刷 油 计量 单位 m? 
emi 定额 名 称 жй: | ma 人 
ii D AIR 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | Arm 材料 费 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
11-224 ЖИЙ Bei fi З A TH KO ЙҮ Ж — 8 10m? 0.1 433 44.66 0 27.28 433 447 0 2.73 
11-225 rti кй fi É 1 fii ЙГЕ Ж, — 8 10m? 0.1 36.78 3316 0 23.17 3.68 3.32 0 2.32 
人 工 单价 小 计 8.01 7.78 0 5.05 
综合 工 日 (安装 )59 元 / 工 日 > 未 计价 材料 费 0 
清单 项 目 20.83 
КЕМНЕ. G 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 | 暂 估 单价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
材料 费 明细 他 材料 费 一 7.78 一 0 
材料 费 小 计 一 7.78 
J 表 2-128 分 部 分 
工程 名 称 ， 招 竺 所 给 排水 采暖 工程 














综合 单价 分 析 表 (六 十 四 
















































































0 
ч) 
12 sm. 第 64 页 共 65 页 
项 目 编码 03008002001 项 目 名 称 计量 单位 ш? 
清单 综合 单价 组 成 明细 
单价 /元 ҮЗ 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 数量 
— 2208 Bua KIR 材料 费 机 械 费 ”| 管理 费 和 利润 | AIA HE 机 械 费 | 管理 费 和 利润 
11-952 管道 纤维 类 制品 少 57 内 т? 1 298.39 341 1247 187.99 298.39 703.6 1247 187.99 
人 工 单价 小 计 298.39 703.6 1247 187.99 
BATHE ЕН 未 计价 村 料 费 6695 
清单 项 目 综合 单价 120245 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 | mos | 和 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 侣 价 /元 
岩 ш? 103 650 669.5 
PT 
ининин 其 他 材料 费 341 n 
材料 费 小 计 703.6 = n 
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о e e e e e ө ө ө ө ө ө ө ө о о m 
表 2-129 ”分 部 分 项 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 (六 十 五 ) 
标 段 : 第 65 页 共 65 页 
项 目 编码 031208007001 名 称 保护 层 m? 
单价 组 成 明细 
单价 /元 合 价 /元 
定额 编号 定额 名 称 定额 单位 量 
ROR й а за лія Л 机 械 费 | 管理 费 和 利润 | Arm | ний | имя [ 管理 费 和 利润 
11-1045 管道 玻璃 布 保护 层 10m° 01 23.69 0.26 14.93 2.37 164 0 149 
人 工 单价 小 计 2.37 1.64 0 1.49 
综合 工 日 (安装 )53 元 / 工 日 未 计价 材料 费 1.61 
清单 项 目 综合 单价 5.51 
主要 材料 名 称 、 规 格 、 型 号 单位 数量 单价 /元 合 价 /元 暂 估 单 价 /元 | 暂 估 合 价 /元 
玻璃 丝 布 0.5 ш? 1.4 115 1.61 
料 费 明细 
он 其 他 材料 费 一 0.03 一 0 
材料 费 小 计 一 1.64 一 0 




















3， 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 编制 
将 分 部 分 项 工程 量 





合 单价 汇总 ， 并 填 入 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 。 本 例 分 部 分 项 sl 


清单 与 计价 表 见 表 2-130. 


























< 
жий AE AA 54 ) 
工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 标 段 : 第 1 页 共 1 页 
金额 /元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 单位 工程 数量 
综合 单价 合 价 其 中 : 暂 估价 
š 031001002001 钢管 XZ m 486 5894 286448 
6. 按 规 范 要 求 
1. 安装 部 位 ， 室 内 地 沟 
2. 输送 介质 ， 采暖 热 水 
2 031001002002 钢管 pi 53.2 4875 25935 
u 4. 规格 :DN40 m - - . 
5. 连接 方式 ， 焊接 
6. 压力 试验 及 冲洗 ， 按 规范 要 求 
于 
2. 
3 031001002003 钢管 и 27.4 43.48 119135 
г 4. 规格 :DN32 m ; 
5. 连接 方式 ,螺纹 连接 
6. 压力 试验 及 冲洗 : 按 规范 要 求 
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工作 任务 2 


续 表 





序号 项 目 编码 


项 目 名 称 


项 目 特征 


计量 单位 


工程 数量 





综合 单价 


АФ: 暂 估价 





4 030801002004 


1. 安装 部 位 ， 室 内 地 沟 
2. 输送 介质 ， 采暖 热 水 
3. НМ: 焊接 钢管 
4. 规格: DN25 

5 连接 方式 : 螺纹 连接 











37.92 


2043.89 





5 031001002005 


钢管 


6. 压力 试验 及 冲洗 ， 按 规范 要 求 
1. 安装 部 | 内 地 上 

2. 输送 介质 ， 采 暖 热 水 

3. 材质 焊接 钢管 

4. 规格: DN20 

5. 连接 方式 ， 螺 纹 连接 

6 压力 试验 及 冲 ; 








2618 


28.16 


7372.29 





6 031001005001 


инк 


1. 安装 部 位 ， 室 内 
2. 输送 介质 ， 排水 


148.32 


177.98 





7 031001006001 


塑料 管 


1. 安装 部 位 ; 





3. 材质 、 规 格 ，W 型 机 制 铸铁 和 K 
4. 连接 方式 ， 接 套 连 接 
5. ИЖ. ЖН. БНР ЭБ 


10.4 


131.8 


1370.72 





8 031001006002 






下 力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 
ый. ж 


NI 送 介质 : 冷水 
Лим: ЗОТ КИ 54 系列 
тне N 4. 规格 、 压 力 等 级 ，De50， 低 压 





5. НЕА: АННЕ 
水 冲洗 ， 按 规范 要 求 


65 


104.26 


677.69 





9 031001006003 


塑料 管 





内 

2. 输送 介质 : 冷水 

3. Hf: RABE 54 系列 
级 : De40， 低 压 
- 熔 连 接 

6. 压力 试验 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 






1911.68 





10 031001006004 








塑料 管 


1. 安装 部 位 ， 室 内 
2. 输送 介质 : 冷水 
3. Ый: ЖРБ 54 系列 
4. 规格、 压力 De32， 低 压 
5. 连接 方式 ， 热 熔 连 接 
6. 压力 试验 、 水 冲洗 : 按 规 范 要 求 

















15 





6288 





9432 














续 表 





金额 元 
综合 单价 合 价 АФ: 暂 估价 





序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 数量 





。 安装 部 位 :室内 
. 输送 介质 :冷水 
材质 ， 皮 丙烯 塑料 管 S4 系列 


. 规格、 压力 等 级 ，De25， 低 压 в xa эн 1994 
.连接 方式 ЭМЕЧЕ | 


材质 ， 到 丙烯 塑料 管 54 系列 


1 
2 
3. 
4 
5 
6. 
1 
2 

m 3 

12 031001006006 тнт 人 ИЕ. Аб Би; K x 533 3395 180954 

5。 连 接 方式 ， 热 焙 连 接 
6， 压 力 试验 、 水 冲洗 ， 技 规范 要 求 
1. 安装 部 位 ， 室 内 ~ 
2 
3 
4 
5 
6. 
1 
2 
3 
4 


п 1031001006005 塑料 管 














输送 介质 ， 热 水 K 
. НИ. RU ЕНЬЖИТ 52. 


. 规格、 压力 等 级 ，De40， 
.连接 方式 ， 热 焙 连 接 


13 031001006007 塑料 管 m 13.5 94.13 1270.76 

















14 031001006008 塑料 管 m 19.6 78.9 154644 


` 
压力 试验 、 水 冲洗 : WE 
ТТТ $ 
‚ или. IK Xr 
‚ 材质 ЖН kit 52.5 系列 N 
. :De32， 低 压 
БА зе). ЗН 
те 、 水 冲洗 ， 按 规范 要 求 
J: 部 位 : 室内 а 
к 输送 介质 。 热 水 J 
3. 材质 ， 诊 丙烯 塑料 热 水 管 52.5 系列 


De25， 低 压 








15 031001006009 塑料 管 m 40.5 5945 2407.73 








. 材质: 聚 丙 燃 塑料 热 水 管 S2.5 系列 
. 规格、 压力 De20， 低 压 


4 
5 
6 
1 
8 
| т 62.1 45.58 2830.52 
5 连接 方式 : 热 焙 连接 

6 

1 

2 

з. 

4 

6. 


16 031001006010 塑料 管 





压力 试验 、 水 冲洗 : 按 规范 要 求 

。 安装 部 位 ， 室 内 

.材质 : 复合 消音 型 UPVC 管 
格 、 压 力 等 级 : De160， 低 压 m 98.9 110.91 10 989 

.连接 方式 ， 零 件 粘 接 

。 闭 水 试验 、 通 球 试验 ， 按 规范 要 求 








17 031001006011 塑料 管 
































УЛЛУ w 





序号 


项 目 编码 


项 目 名 称 


计量 单位 


工程 数量 





综合 单价 


Аф: 暂 估价 





031001006012 


=н 





.连接 方式 ， 堆 件 粘 接 


ж. ж. 按 规范 要 求 


6983 


5680.67 





031001006013 


塑料 管 


， 安装 部 位 : 





.连接 方式 ， 零 件 巾 接 
压力 试验 、 


洗 ; 按 规范 要 求 


56.16 


2 583.36 





20 


1031001006014 


тнт 


. 材质， 复合 消 
规格 型 号 ，De50 
连接 方式 ， 零 件 巾 接 








内 





X! UPVC № 


24.6 


40.03 


984.74 





21 


031002001001 


管道 支架 制 安 


. НИ: ЖИ 


管 架 形式 ， 一 般 管 架 





22 


031002003001 





22.11 


110.55 





23 


031002003002 


нм, BM 
‚ Жн DNI 
ЗАНИ, Q K 
n “wit 






63 


22.11 


1392.93 








24 


031002003003 





иж 
Zes. 20 
ч М. ЙН 
1] 称 、 类 型 ， 一 般 穿 墙 套 管 


. НИ; ЖИ 
. Hk: DN25 
。 填料 材 质 ， 油 麻 


28.54 


199.78 





25 


031002003004 





KE RM: FRET 


.材质 ， 碳 钢 
.规格 :DN32 
. 填料 材 质 


油 麻 





28.54 


114.16 





26 


031002003005 


名 称 : 





.材质 ， 碳 钢 
规格 :DN50 
。 填 料 材质 : 油 麻 


47.95 


4795 





27 





031002003006 








.材质 : 碳 钢 
规格，DN100 
.填料 材质 : 油 麻 


> әю-|әю-|[>=жэю-[>®® 


名 称 、 














106.65 





1599.75 
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续 表 
金额 元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 数量 
综合 单价 合 价 其 中 : 暂 估价 
1. 名 称 、 类 型 ， 刚 性 防水 套 管 
28 031002003007 套 管 ТУН 个 ï 208.85 20885 
зы 3. 规格 :DN50 }; H 
4. 填料 材质 ， 油 麻 
1. 名 称 、 类 型 :刚性 防水 套 管 
29 031002003008 套 管 2. Ми. ВИН 个 8 380.86 3046.88 
з. 规格 :DN150 
1. 类 型 ，Q11F-16T RA 
30 31003001001 螺纹 阀门 2. 材质、 规格 ， 铜 ，DN20 六 80 93.7 7496 
3. 连接 形式 ;螺纹 连接 
1. 类型，Q11F-16T IRA 
31 031003001002 өеп 2. НИ. BOB: 19, DN25 = 个 28 137.52 3850.56 
3. ИНЕШ: 螺纹 连接 2 
1， 类 型 ， 手 动 放风 网 
N 2. и: Я 个 
32 031003001003 жеп з. жы DNIO t 34 3294 1119.96 
4. 安装 位 置 ， 散热 器 上 
1. 类 型 Š 
2 x 
33 031003001004 же " 1 11767 11787 
34 031004004001 ижа 3 7 221.77 1552.39 
1. Жї, QIIF-16T RW 
. 2. ни: Я 
35 031003001006 ып 3. BOB; DNIS 个 34 32.4 1101.6 
4. 连接 形式 、 螺 纹 连接 
1. 类 ZP88-1 立 式 铸 铜 自动 排 气 内 
2. 
36 031003001009 BARN x ^ 4 6157 246.28 
4. 丝 接 
1. 类 型 ，Z44T-16 1908 
2. 
37 031003003001 HRAT ç + 1 461.71 46171 
4. 
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续 表 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特 征 计量 单位 工程 数量 san 
综合 单价 合 价 其 中 : 暂 估价 
1. 类 型 ，Z44T-16 М 
Е 2. 材质、 规格 : 碳 钢 ，DN65 
38 031003003002 1] в ЖУ. ИЛИ + 1 608.45 608.45 
4. 焊接 平 焊 
1. 3832, PH45F-16 Ff 
39 031003003003 焊接 法 兰 阀门 2. 规格 : DN50 + 1 71171 71171 
3. 焊接 方法 ， 平 焊 
1 类 型 ，RH-DIL 热量 表 
40 031003003004 уны Та] 2. зів. DN50 w 1 291171 2 911.71 
3. 焊接 方法 ， 平 焊 
1. 类 型 ，Y 型 过 滤器 
a 031003003005 010] 2. 规格 ，DN50 + 1 591.71 59171 
3 焊接 方 # м, 
1， 安 装 部 位 ， 室 
42 031003013001 水 表 2. 型号、 规格 : LXS-50, DN: т 1 345.3 345.3 
3. 连接 形式 ;螺纹 连接 
1. НМ: МА ч, 
43 031004003001 洗脸 盆 И ИР > 16 374.97 5999.52 
. Mft: 
4 031004004001 Wiki 组 7 221.77 1552.39 
45 031004010001 淋浴 器 Wy 冷 热 水 ] 套 8 145.79 1166.32 
3. 附件 ， 见 标准 图 L03S003 材料 表 
1. 
46 031004011001 淋浴 间 2. Ж 套 7 1442.73 10099.11 
3. 附件 ， 见 标准 图 L03S003 材料 表 
1. 
2. 连 体 水 箱 
I 
47 031004006001 大 便器 э. 1882077 组 16 922.35 147576 
4. : 见 标准 图 1035003 材料 表 
1. 材质 ， 陶瓷 
2. 规格 、 类 型 ， 挂 式 小 便器 Р 
ав 031004007001 小 便器 з. BRRR 组 1 2674 2674 
4. 附件 ， 见 标准 L03S003-25 材料 表 
1. 材质 铸铁 
49 031004014001 地 漏 2. 规格 :DN50 + 29 5687 1649.23 
见 标准 图 1035003-78 М} 
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金额 /元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 项 目 特征 计量 单位 工程 数量 
综合 单价 合 价 其 中 : 暂 估价 
50 031004014002 地 面 扫除 口 8: 个 3 26.63 79.89 
3 安装 方式 ， 见 标准 图 1035003 材料 表 
1. a 
51 031004014003 地 面 扫除 口 š DN100 + 4 4855 1942 
3. с 见 标准 图 1035003 材料 表 
С №5. МН. GGT.2-3- ва 
52 031005002001 钢 制 散热 器 0 тъ ы сс ый Е 4 66294 265176 
ТЗ A ЖИ 管 热 器 人 三 
53 031005002002 钢 制 散热 器 АЗ: жЕ ii та 10 56294 5629.4 
T ў TF 散热 器 人 三 
54 031005002003 钢 制 散热 器 z аз. ти ОЕ 组 " 46294 5092.34 
ув Ї -3-1 А 
55 031005002004 钢 制 散热 器 гше. Mik: GGT2-S 6000 наки IKEA 组 7 3517 2461.9 
2. ER: 厂 配 ыз 
ETA u .2-3- А 
56 1031005002005 钢 制 散热 器 1.5 дё ин. сот зоот ш 1200) 组 2 251.7 503.4 
2. ER: Ге 
я 1 普通 钢板 水 箱 
57 031006015001 水 箱 2. МИ, 15х15х2 P 1 6368.75 6368.75 
采暖 工程 L 
58 031009001001 系统 调整 £ 1 2665.13 2665.13 
1. 
59 030601001001 温度 仪表 s d 2 185.98 37196 
5 -RENE Ñ 3 
во 030601002001 压力 仪表 es X< в 2 6384 12768 
E :手工 除 微 锈 
61 031201001001 管道 剧 油 2. ш? 2452 м 17409 
3. 
1. 
62 031201001002 管道 剧 油 2. m? 2452 0 0 
3. 
1 
63 031201005001 布 面 刷 油 2. m° 59.8 20.83 124583 
3. 
1. 
64 031208002001 管道 绝热 2 т? 122 120245 146699 
3. 
1: 
65 031208007001 RPE 2. ш? 59.8 551 329.5 
3. 
合计 合计 143 042.77 





























4， 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 


按照 2013 年 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》 和 2011 年 《山东 省 工程 量 
与 计价 表 中 (本 例 没有 单价 措施 项 目 )， 总 价 措施 项 目 填 入 表 2-131 中 。 


施 项 目 清 





工程 名 称 ， 某 招待 所 给 排水 采暖 工程 








表 2-131 ”总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 (三 ) 
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清单 计价 规则 》 规 定 ， 措 施 清单 项 目 包含 两 个 部 分 : 单价 措施 项 目 和 总 价 措施 项 目 ， 单 价 措施 项 目 填 入 分 部 分 项 工程 和 单价 措 


共 1 页 


















































序号 项 目 编码 项 目 名 称 金额 /元 备注 
1 031302002001 夜间 施工 费 638.56 
? 031302004001 -次 搬运 费 514.43 
3 031302005001 雨季 施工 678.12 
4 031302007001 己 完 工程 及 设备 保护 r A 13 281.04 
5 031301017001 脚手架 拱 拆 费 aN 1 228.56 






5， 其 他 项 目 费 计价 表 ( 见 表 2-132) 


工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 
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序号 项 目 名 称 计量 单位 > 金额 元 备注 
1 暂 列 金额 项 20 000 详 见 暂 列 金额 表 
2 暂 估 价 
21 材料 暂 估价 一 详 见 材料 暂 估价 表 
22 专业 工程 暂 估价 项 详 见 专业 工程 暂 估价 表 
š 计 日 工 详 见 计 日 工 表 
4 总 承包 服务 费 详 见 总 承包 服务 费 表 

















20 000 








注 : 1， 编 制 招标 控制 价 和 投标 报价 时 暂 列 金额 
2. 材料 暂 估 单 价 进入 清单 项 目 综合 单价 ， 此 处 不 ; 





6， 规 党 、 企 业 管理 党 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 


ЮНЕ. 


结算 时 按 实际 发 生 额 计 列 。 


按照 2011 年 《山东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 规则 》 的 规定 ， 计 算 规 费 、 税 金 ， 本 例 计 算 结果 见 表 2-133。 


32433 ” 规 费 、 税 金 项 目 清单 计价 表 






































工程 名 称 ， 某 招 竺 所 给 排水 、 采 暖 工程 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 /(%) 金额 元 
1 规 费 11 368.14 
11 安全 文明 施工 费 6 754.77 
11.1 环境 保护 费 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 0.3 431.16 
112 文明 施工 费 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 0.6 862.31 
113 临时 设施 费 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 18 2 586.93 
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续 表 
序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 /(%) 金额 /元 
1.1.4 安全 施工 费 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 2 2874.37 
12 工程 排污 费 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 0.26 373.67 
13 社会 保障 费 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 2.6 3 736.68 
14 住房 金 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 0.2 287.44 
15 意外 伤害 保险 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 0.15 215.58 
2 税金 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 348 5397.01 








16 765.15 











т. жует $Ë Jl 
将 结果 汇总 填 入 单位 工程 费用 汇总 表 中 ， 见 表 2-134。 





工程 名 称 ， 招 待 所 给 排水 采暖 工程 
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序号 项 目 名 金额 元 ЯФ: 材料 暂 估价 /元 
1 分 部 分 项 工程 费 140 377.64 
2 措施 项 目 费 3340.71 
3 其 他 项 目 费 

34 暂 列 金额 20000 

32 专业 工程 暂 估价 

33 计 日 工 

34 总 承包 服务 费 
4 规 费 11 368.14 
5 税金 5397.01 

单位 工程 费用 合计 三 1 十 2 十 3 十 4 十 5 一 社会 保障 费 176 746.82 











8， 编 制 总 说 明 


工程 名 称 : 某 别 坚 水 暖 工程 第 1 页 共 1 页 
1. 工程 概况 








程 工程 量 清单 计价 规范 》 (GB 50500—20013). 

省 级 行业 建设 主管 部 门 颁发 的 计价 定额 和 计价 办 法 。 
(3) 建设 工程 设计 文件 及 相关 资料 。 

(4) 招标 文件 中 的 工程 量 清单 及 其 有 关 要 求 。 

(5) 与 建设 项 目 相关 的 标准 、 规 范 、 技 术 资料 

(6) 工程 造价 管理 机 构 发 布 的 工程 造价 信息 。 

(7) 其 他 的 相关 资料 。 
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9， 填 写 封面 





某 招待 所 给 排水 采暖 工程 
招标 控制 价 № 
工程 造价 < 


招标 控制 总 价 (小 写 ): 






176746.82 元 


(大 写 ): 
招 标 人 : 询 人 
(单位 盖 章 ) _ 《单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代表 人 K 法 定 代表 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 
(签字 或 盖 章 ) 


编 制 人 : 人 
造价 人 员 签字 盖 专 用 章 ) 
年 月 日 














编制 时 间 : 
以 1.4 节 所 述 课程 实 训 选 题 文件 资料 ， 进 行 建筑 安装 hn «тыбы. 
(1) 电气 工程 工程 量 清单 计价 实 训 ( 见 1.4.1 节 实 训 1 

(2) 工业 管道 工程 工程 量 清单 计价 实 训 ( 见 1.4.2 节 实 

(3) 给 排水 、 采 暧 工程 工程 量 清单 计价 实 训 ( 见 1.4.3 Залы. 

(4) 消防 工程 工程 量 清单 计价 实 训 ( 见 1.4.4 节 实 训 选 题 四 )。 

O 通风 空调 工程 工程 量 清单 计价 实 训 ( 见 1.4.5 节 实 训 选 题 五 ) 






制 出 该 工程 的 工程 量 清单 ，@ 编 制 出 该 工程 的 工程 量 清单 报价 文件 。 


169 ААА 





工作 任务 3 №, 


ee 
建筑 安装 工程 造价 软件 应 用 实 训 


к 


80 教学 目标 
通过 本 工作 任务 的 学 习 ， 继 续 强化 对 手工 算 量 的 基本 流程 的 将 > 咀 过 给 排水 专业 工程 软件 操 了 解 软件 算 量 工作 的 基本 操作 方法 ; 党 所 软件 的 基本 导 图 方法 和 计算 原理 ;学报 软 
件 的 算 量 操作 流程 ， 能 用 软件 对 小 规模 的 工程 进行 算 量 和 雳 价 ， 泛 兴 南 学 生 的 动手 能 力 和 软件 适应 信息 化 社会 的 发 展 打 好 坚实 的 基础 。 














能 力 目标 知识 要 点 相关 知识 权重 
І Г НАРКЫ 

掌握 基本 的 软件 绘图 输入 方法 入 基本 操作 pa тта 05 

能 用 软件 编制 专业 工程 计量 计价 通过 练习 达到 熟练 运用 软件 的 目的 小 规模 的 专业 工程 计量 计价 0.5 











工作 任务 3 一 





软件 应 用 实 训 SSS 


зл 建筑 安装 工程 造价 软件 应 用 实 训 任务 书 


3.1.1 ” 实 训 目 的 和 要 求 
1， 实 训 目 的 
在 社会 竞争 日 益 加 剧 的 今天 ,传统 的 手工 算 量 无 论 在 时 间 上 还 是 在 准确 度 上 都 存在 很 多 问题 , 而 算 量 软件 利用 先进 的 信息 技 解决 这 些 问题 。 本 工作 任务 旨 在 希望 读者 通过 对 算 量 软件 的 学 习 ， 
继续 提高 读 图 、 识 图 能 力 和 强化 对 手工 算 量 的 基本 流程 的 理解 ， 掌 握 软件 的 基本 画图 方法 和 计价 原理 ， 能 够 更 快 、 更 准 地 计算 此 工 制 招标 文件 。 
2， 实 训 要 求 


目前 各 省 、 市 工程 造价 算 量 计价 软 件 很 多 ， 例 如 广 联 达 工程 计价 软件 、 青 山 计价 软件 、 神 机 妙 算计 价 软件 、 
操作 方便 ， 既 能 减轻 计算 工作 量 、 提 高 准确 度 ， 又 能 加 快 预算 编制 的 速度 。 这 就 要 了 应 至 少 掌握 一 种 计 作 
实 训 过 程 中 ， 要 求学 生 应 提高 读 图 识 图 的 能 力 ， 加 深 对 计算 规则 的 理解 ， 严 格 按照 相关 计价 规定 编制 ， 养 
件 操作 能 力 : 要 求学 生 树 立 十 足 的 信心 ， 并 时 刻 牢 记 : 软件 是 为 造价 人 员 服务 的 ， 造 价 人 员 要 学 会 
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1， 工 程 资料 
某 招待 所 给 排水 工程 施工 图 (如 图 1.7 一 图 1.14 所 示 )， 系 统 形式 、 管 材 、 ко, 、 试 压 要 求 等 内 容 见 设计 











Fs， 在 此 不 一 一 列举 。 这 些 计价 软件 各 有 优点 ， 但 有 一 个 共同 点 就 是 安装 简单 、 
方法 ， 通 过 反复 操作 ， 强 化 训练 ， 至 少 完成 两 套 不 同 结构 类 型 图 纸 的 算 量 计价 。 在 


工作 态度 ， 严 禁 抄袭 他 人 的 实 训 成 果 ; 能 够 独立 完成 实 训 课程 设计 ， 以 提高 自己 的 软 
是 被 软件 驾驭。 






明 ( 图 1.8)， 未 尽 事宜 按照 《建筑 给 排水 及 采暖 施工 质量 验收 规范 》 严 格 执 行 。 






2， 实 训 内 容 

根据 现行 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 》、《 通 用 安装 工程 量 g 《山东 省 安装 工程 工程 Kf >)、《 山 东 省 建设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》、《 山 东 省 安装 工程 消耗 量 定额 》、《 山 
东 省 安装 工程 价目 表 》 和 指定 的 施工 图 设计 文件 等 资料 ， 应 用 广 联 % 伴 和 计价 软件 编制 该 给 提 к BII- 具体 包括 以 下 内 容 。 

(1) 编制 分 部 分 项 工程 量 清单 与 计价 表 。 

(2) 编制 工程 量 清单 综合 单价 分 析 表 。 2А Ж, 

(3) 编制 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 ш 

(4) 编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 ， 包 括 其 他 项 目 学 NL 暂 列 金额 明细 表 、 材 料 EA 专业 工程 暂 估价 表 、 计 日 工 表 、 总 承包 服务 费 计 价 表 。 

(5) 编制 规 费 、 税 金 项 目 清单 与 计价 表 。 

(6) 编制 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 。 

(7) 编制 单项 工程 投标 报价 汇总 表 。 

(8) 编制 总 说 明 。 
3.13 ЗЕЕ 

实 训 时 间 安 排 表 见 表 3-1. 

















R31 实 训 时 间 安排 玫 











序号 内 容 时 间 /d 序号 内 容 БИШ] 
1 实 训 准备 工作 及 熟悉 图 纸 、 消 耗 量 定额 、 清 单 计价 规 范 ， 了 解 工 程 概况 ， 进 行 项 目 划分 0.5 4 报表 汇总 0.5 
2 算 量 软件 操作 15 5 打印 、 整 理 装订 成 册 0.5 
3 计价 软件 操作 2 6 合计 5 
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32 ”建筑 安装 工程 造价 软件 应 用 实 训 指 导 书 


321 编制 依据 


(D 施工 图 设计 文件 。 
(2) 现行 的 《建设 工程 工程 量 清单 计价 规范 )、《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 )、《 山 东 省 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 》《 山 第 省 娃 设 工程 工程 量 清单 计价 规则 》、 《山东 省 安装 工程 消耗 量 定额 )、《 山 


东 省 安装 工程 价目 表 》、《 山 东 省 建设 工程 费用 项 目 组 成 及 计算 方法 》 
(3) 现行 的 施工 规范 、 工 程 验收 规范 等 标准 。 
(4) 工程 所 在 地 的 一 般 施工 单位 就 该 类 工程 常规 的 施工 方法 。 
(5) 有 关 造 价 政策 及 文件 。 


322 ”编制 步骤 和 方法 N) 
了) 熟悉 施工 图 设计 文件 
(D 熟悉 图 纸 、 设 计 说 明 ， 了 解 工 程 性 质 ， 熟 悉 工 程 概况 。 xX 
(2) 熟悉 平面 图 、 立 面 图 和 剖面 图 ， 核 对 尺寸 。 К. 
(3) 查看 详 图 和 做 法 说 明 ， 了 解 细部 做 法 。 
2) 熟悉 施工 组 织 设计 资料 = 
了 解 施工 方法 、 施 工 机械 的 选择 、 工 具 设备 的 选择 、 运 输 距离 的 远近 。 
3) 热 悉 建筑 安装 工程 工程 量 清单 计价 办 法 > 
了 解 清单 各 项 目的 划分 、 工 程 量 计算 规则 ， 人 掌握 各 清单 项 目的 项 目 编码 e 项 目 特征 、 计 量 单位 d 
4) 应 用 安装 算 量 软件 计算 工程 量 ， 编 制 工程 量 计算 书 
工程 量 计算 ， 必 须根 据 设计 图 纸 和 说 明 提供 的 工程 构造 、 设 诸 尺 求 ， 结 合 施工 组 织 设计 ， 按 照 清单 的 项 目 划分 、 工 程 量 计算 规则 和 计量 单位 的 规定 ， 对 每 个 分 项 工程 的 工程 量 进 
行 具体 计算 。 RE 编制 工程 量 计算 书 。 x 





5) 应 用 广 联 达 计价 软件 编制 招标 控制 价 = x PA 
@) AMTERNE АВТ. WY 1 Í 

@) ЗЕЕ ГЕЛ Нн sir (Q 

O 编制 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 

(D 编制 其 他 项 目 清单 与 计价 表 . 

O 编制 规 费 、 税 多 项 目 计价 表 . 

O 编制 单位 工程 费用 汇总 表 。 

O 编制 单项 工程 费用 汇总 表 - 


33 工程 造价 软件 应 用 实例 


本 节选 用 的 工程 为 1.3.2 节 所 述 工程 实例 ， 有 关 工 程 情况 说 明 与 图 纸 识 读 不 再 袭 述 。 下 面 介绍 该 工程 的 工程 量 清单 编制 方法 。 
3.3.1 工程 量 清单 编制 的 思路 


清单 编制 思路 与 2.3.3 节 相同 。 
Ж ИУ w 
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332 ”分 部 分 项 工程 量 清单 编制 
根据 1.3.2 节 所 述 工程 施工 设计 图 纸 (图 1.7 一 图 1.12)， 按 照 《 通 用 安装 工程 工程 量 计算 规范 》(GB 50856 一 2013) 所 规定 的 项 目 设置 及 清单 工程 量 计算 规则 ， 计 算 清单 工程 量 并 编制 工程 量 清单 。 主 要 清单 


项 目 表 ， 见 表 2-59。 
333 ”应 用 安装 算 量 软件 计算 名 清单 项 目 工程 量 
具体 操作 步骤 如 下 。 K 


1， 新 建 工程 
单 击 【 广 联 达 一 安装 算 量 软件 GQI2013】 (或 者 可 以 直接 双击 桌面 “ 广 联 达 安装 算 量 GQI2013” 图 标 ) 一 单 击 【 KN 【新 建 工程 】( 如 图 3.1 所 示 )， 根 据 图 纸 要 求 填写 工程 名 称 ， 并 选择 “清单 
库 ” 和 “定额 库 ”， 如 图 3.2 所 示 ， 完 成 案例 工程 的 工程 信息 及 编制 信息 。 


© aa 


【新 建 向 导 】 建立 一 个 新 的 安装 工程 













© O @ 
在 新 建 工程 中 ， 只 需要 对 工程 名 称 进行 明确 即 可 ， 强 х 


2， 工 程 设置 
单 击 【 模 块 导航 栏 】 的 工程 设置 ， er ape 完成 本 案例 某 给 排水 工程 有 需要 设置 的 参数 项 :工程 信息 一 楼 层 设置 一 设计 说 明 信 息 一 计算 设置 一 其 他 设置 














的 参数 信息 填写 。 本 案例 如 图 3.3 和 图 3.4 所 示 。 





Gtodonr w 




















【新 建 工 程 】 一 一 【编制 信息 】 


图 3.1 【新 建 工程 】 图 3.2 【新 建 工程 】 一 一 【工程 名 称 】 图 3.3 【新 建 工程 】 一 一 【工程 信息 】 图 3.4 
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ЕС @ 
工程 信息 和 编制 信 没有 关系 ， 只 是 起 到 标 
每 次 设置 完成 一 个 单项 后 记得 点 去 保存 ， 后 续 操作 者 一样 
为 久 旬 工程 才 据 丢失 ， 还 可 以 利用 “工具 ”菜单 栏 中 的 “选项 "， 调 整 文件 “自动 提示 保存 ”的 时 间 间 








的 作用 ， 该 部 分 内 容 可 以 不 填写 。 


在 进行 楼 层 设置 时 ， 选 中 首 层 ， 插 入 楼 层 时 插入 的 是 地 上 部 分 ， 选 中 基 
则 在 第 4 层 后 面 的 相同 层 数 里 面 输入 5. 


在 “计算 设置 ”界面 可 以 设置 针对 每 个 专业 的 计算 项 ， 设 置 后 的 计算 项 对 整个 工程 的 计算 结果 有 影响 。 给 排水 工程 的 























№ СВЕТЕ ТЕТЕ ЕСЕНИН 
图 3.6 计算 设置 


广 联 达 安 装 算 量 软件 按照 工程 量 计算 过 程 不 同 的 使 
(1) 利用 绘图 输入 界面 通过 导入 CAD 图 纸 ， 识 
(2) 利用 表格 输入 界面 ， 模 拟 手 工 算 量 过 程 ， 快 速 ; 
首先 采用 第 一 种 方法 来 计算 本 案例 的 工程 量 。 


3， 绘 图 输入 
单 击 【 模 块 导航 栏 】 中 【绘图 输入 】)， 进 入 绘图 输入 界面 - 


Ga a @ 


广 联 达 安装 算 量 软件 根据 定额 专业 分 为 给 排水 、 采 暖 燃 气 、 电 气 、 消 防 、 通 风 空调 、 智 控 弱 电 六 大 专业 。 其 中 给 排水 、 采 暖 、 燃 
而 电气 、 消 防 电 、 智 控 弱 电 的 处 理 思 路 是 相同 的 ， 这 六 大 专业 需要 计算 的 工程 量 可 分 为 两 大 类 : 设备 个 数 和 管线 长 度 (面积 ) 。 
工程 量 计 算 顺 序 : 点 式 构件 一 线 式 构件 一 依附 构件 一 零星 构件 ， 即 按照 左 侧 模块 导航 栏 的 构件 类 型 顺序 ， 先 识别 包括 卫生 器 具 、 设 备 在 内 的 点 式 构件 ， 再 识别 管道 线 式 构件 ， 按 照 这 个 顺序 ， 先 识别 出 点 式 构件 ， 


再 识别 线 式 构件 时 ,软件 会 按照 点 式 构件 与 线 式 构件 的 标高 差 ， 自 动 生成 连接 二 者 间 的 竖 向 管道 ; 管道 识别 完毕 后 ， 在 进行 阅 门 法 兰 、 管 道 附件 这 两 种 依附 于 管道 上 的 构件 的 识别 时 ,软件 会 根据 管道 管 径 自动 生成 内 
法 兰 的 规格 。 








气 、 消 防 专业 需要 计算 的 工程 量 内 容 类 似 ， 所 以 在 软件 中 处 理 的 思路 是 相同 的 ， 








对 于 给 排水 专业 ， 软 件 算 量 的 整体 操作 流程 是 ， 定 义 轴 网 一 导入 САР 图 纸 一 点 式 构件 识别 一 线 式 构件 识别 一 合法 性 检 
// та 


一 汇总 计算 一 集中 套用 做 法 界面 做 法 套 取 一 报表 预览 。 


1) 定义 轴 网 

点 击 绘图 界面 ， 单 击 轴 网 一 单 
2) 导入 CAD 图 

单 击 【 绘 图 输入 】 界 面 ， 单 击 CAD 图 管理 一 CAD 草图 一 导入 CAD 图 ， 导 入 对 应 


UY S, 





E ХИ НЕ ХШ, HITS 





数值 ， 






















En 
= пам ”" + me PRERE. Алаторан коз 
пах man o оннара а. кител. 





图 3.8 导入 CAD 图 
W O) Ф 





对 于 初学 者 ， 可 以 利用 
(1) 利用 状态 栏 提示 信 


(2) 利用 “ "s fi 
纸 设计 风格 的 不 同 ， 以 及 实际 业务 需 







， 进 行 操作 








:的 提示 “指定 CAD ВЕ, 
ЖОС 
"фо 




















由 于 实 Ë 易 出 现 误差 ， 这 个 问题 ， 软 件 设 
置 项 ， 在 工程 计量 过 程 中 ， 可 以 按照 图 纸 设计 、 业 务 需 ш 单 击 习 答 入】 界面 ， 单 击 【 š Жы 
“CAD 9" МЫ, НИКИ 设置 时 ， 可 以 参考 相应 右 3.9 所 示 












应 用 软件 计算 工程 量 的 顺序 : 点 式 J 业 ， 计 算 顺 序 ， 卫生 器 具 一 设备 一 管道 一 阀门 法 兰 一 管道 附件 一 通 头 
管件 一 Ела Ер). > 也 可 以 ii 置 ， 线 式 图 元 使 用 :点 画 弧 ” 系 列 功能 布置 。 下 面 ， 导航 栏 的 顺序 计算 该 给 排水 工程 





的 工程 量 
4) 卫生 器 具 识别 


单 击 【 入 】 界 面 ， 单 击 【给 排水 】 专 业 中 【 卫 属性 值 中 选择 对 应 的 器 具 并 修改 相应 的 器 具名 称 ， 如 图 3.10 所 示 













根据 图 求 新 建 案 例 工程 中 存在 的 卫生 器 具 允 改 卫生 器 具 的 类 型 、 距 地 高 度 ， 软 件 中 内 置 有 不 同类 型 卫生 器 具 的 常用 的 距 地 高 度 ， 在 修改 类 型 属性 时 ， 
距 地 高 度 会 联动 显示 一 个 常见 值 ， 如 果 与 工程 中 和 


单 击 【 图 例 识别 】 或 【标识 识别 】 选 项 ， 对 整个 工程 中 的 同类 卫 和 





， 案 例 工程 中 ， 建 议 采 用 “图 例 识别 ”更 为 便捷 。 本 





证 毕 如 图 3.11 所 示 。 


175 





安装 工程 计量 与 计价 综合 实 训 





[яя Со Литр СИИ TI ra 


эт wan emu Rem ано тата тте RAM IAT ання) ман 
ima SANET z сеет C? warma Г ватна нал ке ова" пса} ия. оке = 


aaa 


a ва 





图 3.9 CAD 操作 设置 ah 图 3.11 卫生 器 具 识别 结果 


【图 例 识别 用 于 图 例 完全 由 CAD 线 表示 时 
КАН: 用 于 图 例 由 CAD 线 和 汉字 、 数 字 组 成 时 Z ` =" а 


5) 设备 识别 
输入】 界面 ， 单 击 给 排水 专业 中 【设备 】 构 件 类 型 ， 
管道 识别 
单 击 【绘图 和 输入】 界面 ， 单 击 名 
识别 水 平 管 时 ， 软 件 
段 表 示 管 线 的 CAD 线 及 对 应 的 管 



















1 输入 相应 的 属性 值 ， 设 备 选项 类 型 主要 包括 有 如 图 3.12 所 示 













给 排水 
择 识 别 
软件 会 在 管 


业 中 【 管 






没有 手动 建立 管道 构件 前 ， 通 过 选择 任意 一 


案例 工程 如 图 3.13 所 示 、 





“自动 识别 ”方式 进行 
识别 该 楼 层 内 所 有 符合 识别 条 件 












hD R @ю- 
选择 识别 : HAA 多 根 CAD 线 进行 识别 












况 需 要 修改 时 ， 可 以 利用 “修改 标注 ”完成 对 管道 图 元 的 管 径 、 标 





“自动 识别 ”等 功能 识别 






д зу! 选择 识别 
息 】 选 项 ， 图 进行 拉 框 选 择 
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中 设置 有 “布置 
例 工程 识别 结果 如 图 3.15 
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、“ 批 量 生成 多 立 管 ” 选 项 





、“ 延 伸 水 地 





辑 ” 选 项 中 ， 有 “布置 立 管 "“ 扣 立 管 "、“ 自 动 生成 


















有 来 解决 竖 向 干 管 或 坚 向 支管 工程 量 的 计 取 ;“ 扣 立 管 ” 色 未 工程 管道 敷设 遇 到 识 生成 立 管 ” 解 决 两 个 有 标高 差 的 水 平 管 则 需要 一 个 立 管 进行 相连 的 
图 纸 上 | 的 立 管 只 是 示 EES 径 相差 较 大 ， 如 此 导致 与 其 相连 水 A “Ht Riki ” 则 可 以 通过 快速 选择 管道 ， 从 而 使 于 批量 修改 
图 元 属性 批量 生成 单 立 管 ”和 “批量 生成 多 立 管 ” 可 以 生成 连接 设备 与 水 平 管 间 的 立 А 的 功 页 操 






后 者 是 解决 多 个 设备 与 一 个 管道 进行 连接 的 问题 


Е 





Е 


进行 相连 的 情况 ， 设备 可 以 是 相 F 


方式 进行 节点 通 





设备 连 管 "， 前 者 是 解决 两 设备 通过 和 
径 不 一 的 时 候 ， 可 以 采用 自动 生成 通 头 | 


(2) “设备 连 线 ”和 
(3) “生成 通 头 ”针对 大 小 管 
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， 根 据 图 : + 要 求 新 建 对 应 的 阀门 法 兰 ， 在 属性 编辑 器 中 输入 相应 的 属性 值 ， 如 图 3.16 所 示 。 
楼 层 进行 自动 识别 ， 本 工程 采用 图 例 识别 较为 便捷 案例 工程 如 图 3.17 所 示 ， 









单 击 【图 例 识别 】 UB) ЕЛИНЕ 人 | 
DOADA 


ИП 













， 软 件 会 自动 匹配 出 










管道 附件 识别 





Я AWAR. лат RRAN AH, № 类 型 ， 根 据 图 纸 设计 各 应 编辑 器 中 输入 相应 的 属性 值 ， 管 道 附件 有 如 水 表 、 压 力 表 、 水 
Ина 案例 工程 给 排水 附件 如 图 3.18 所 示 。 
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图 3.16 阀门 属性 编辑 


в 3.170 ПП 图 3.18 附件 属性 编辑 
点 击 【 图 例 识别 】 或 【标识 识别 】 选 项 对 整个 给 排 表 考 业 道 附件 分 楼 层 进行 自动 名 案例 工程 采用 图 例 识别 较为 便 所 
头 管件 识别 









从 
Ж 






和 有 入】 界面 ， 单 击 给 排水 专业 中 【 通 构件 ) k 自动 生成 所 5 本 此 构件 。 如 果 没有 生成 
拉 框 选择 要 生成 + ， ‚ Е 的 “生成 新 通 头 将 会 1037 确认 窗 体 中 点 击 “ 是 ”软件 会 





:成 通 





命令 后 ， 可 以 单 击 
本 案例 通 头 生成 

一 单 击 菜单 栏 “ 工 具 ” 项 一 下 : 

件 识别 

输入 】 界 面 ， 单 击 给 排水 专业 中 【零星 构件 】 构 件 类 型 ， 根 据 图 纸 设计 要 求 新 建 相应 








息 进行 合法 性 检查 。 当 然 也 可 以 在 完成 整个 给 排水 工程 的 计量 后 ， 再 进行 合法 性 检查 。 





单 中 找到 合法 性 检查 (也 可 以 直接 按 F5 键 ) 一 对 生成 


、 刚 性 防水 套 管 等 。 





， 在 属性 编辑 器 中 输入 相应 的 属性 值 ， 零 星 构件 有 如 一 般 
如 图 3.20 所 
单 击 工具 栏 【自动 生成 套 管 〗 拉 框 选择 已 经 识别 出 的 需要 有 套 
特 ) L W 
“自动 生成 套 管 ”主要 用 于 给 排水 管道 穿 墙 或 穿 楼 板 套 管 的 生成 ,软件 会 自动 按照 比 对 应 管道 的 管 径 大 两 个 号 的 规则 生成 套 管 。 对 于 有 按照 管道 的 管 径 取 套 管 规格 的 情况 ， 可 以 利用 “ 自 适应 构件 属性 "， 选 中 要 修 
改 规格 型 号 的 套 管 图 元 ， 点 击 右键 ， 选 择 “ 自 适应 构件 属性 "， 在 弹出 窗 体 中 ， 匀 选 自 适应 属性 对 应 表 中 的 “规格 型 号 ” 即 可 ， 如 图 3.21 所 
在 完成 了 整个 给 排水 工程 的 工程 量 计算 后 ， 如 果 想 对 自己 的 劳动 成 果 有 直观 的 感受 ， 可 以 利用 软件 提供 的 三 维 查看 的 功能 一 一 “动态 观察 "， 也 可 以 利用 这 个 功能 对 工程 进一步 进行 检查 ， 同 时， 结合“ 选择 楼 层 ”， 
fé Д 效果 。 命令 按钮 如 图 3.22 所 





行 保护 的 管道 后 ， 单 击 右键 自动 生成 套 管 。 
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图 3.21 自 适应 构件 属性 
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2 р | рааны 
3.19 通 头 生 成 结果 K 星 构件 属性 编辑 图 3.22 命令 按钮 


现在 ， 采 用 前 述 第 二 种 方法 一 一 表格 输入 的 方法 来 计算 本 案例 的 工程 量 
4 表格 输入 хь 
如 图 3.23 所 A< 
k tt “КДК EEKE hira, Р, MEESE, ПГ 


表格 输入 是 根据 拟 建 工 
行 手工 算 量 


对 于 不 同 的 数据 输出 需求 ， 
动 输入 计算 ; 或 т 
3 


”"、“ 选 择 定额 "， 也 可 以 “自动 套用 清单 ”， 完 成 整个 项 目 工程 的 做 法 套用 ， 从 而 快速 得 












辑 、 新 建构 
上 的 “页 1 






进行 手 
可 以 利用 工具 






标记 出 来 
























5， 集 中 套用 做 法 N 
单 击 【 模 块 导航 栏 ] — [ЖР ЛИШ], TARAN A ETIGAN — J, MFE eA 





出 工程 量 做 法 表 ， 如 图 3.24 所 示 
当 一 个 工程 中 涉及 的 构件 较 多 ， ， 可 以 利用 位 于 导航 栏 区 也 
选择 (如 图 3.25 所 示 )， 此 操作 建议 在 套用 做 法 前 完成 ， 位 于 界面 右 侧 的 
工程 量 计 取 完成 ， 做 法 也 完成 套 取 ， 整 体 的 成 果 便 在 报表 预览 界面 展示 
Я, AT. ЗВ 
整个 工程 量 计 取 完毕 ， 并 套 取 了 做 法 ， 该 导出 相 
单 击 “ 模 块 导航 栏 ” 一 “ 报 
计算 完成 后 ， 单 击 “ 报 表 预 览 ” 即 可 以 查 
的 工程 量 进行 个 性 设置 ; 


用 规则 区 域 ， 如 数据 的 分 组 不 能 满足 需求 ， 可 以 利用 “属性 分 类 设置 ”重新 进行 
9 单元 格 ， 软 件 会 反 查 到 相应 的 界面 图 元 ， 分 楼 层 完 成 对 量 过 程 。 









件 树 进行 勾 选 查看 : 而 对 于 中 间 的 做 法 套 
”区 ， 则 提供 大 家 径 ， 双 击 工程 








6. й 










的 工程 量 数据 了 
业 工 程 进行 
排水 专业 工程 的 工程 和 
而 利用 “报表 反 查 "， 则 可 以 反 查 图 元 数据 到 相应 


计算 。 如 图 3.26 所 示 
BX, ETOL Excel 文件 。 如 图 3.27 所 示 。 同 样 ， 像 表格 输入 界面 ， 类 似 的 可 以 利用 “报表 显 
界面 的 各 个 楼 层 中 






设置 ”( 如 图 3.28 所 示 ) 对 表格 








中 需要 显示 或 需 
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图 3.23 表格 输入 图 3.25 属性 分 类 设置 


7 = 





автов QERRRAM Деге | GIN 

图 3.26 汇总 计算 图 3.27 报表 预览 图 3.28 报表 显示 设置 
安装 算 量 软件 汇总 计算 后 报表 有 5 Ж, ДЕ 表 、 系 统 汇总 表 (分 楼 层 )、 系 统 汇总 表 (不 分 楼 层 )、 工 程 量 明细 表 、 部 位 汇总 表 。 查 看 工程 量 时 ， 注 意 区 分 所 需要 的 工程 量 对 应 报表 。 
本 例 为 某 招待 所 给 排水 工程 ， 其 应 用 安装 算 量 软件 导出 的 清单 工程 量 清单 见 表 3-2. 





表 3-2 分 部 分 项 工程 量 清单 
工程 名 称 ， 某 招待 所 给 排水 工程 




























в 计量 计量 | 工程 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 及 项 目 特征 单位 项 目 编码 项 目 名 称 及 项 目 特征 单位 | 数量 

17 | 031002003001 类 型 ， 一 般 穿 墙 套 管 2. 材质: БОЯ * 031002003003 - 般 穿 墙 套 管 2. НИ: 碳 钢 * 7 
DN15 4. 填料 材质 ， 油 麻 4. 填料 材质 : 油 麻 

18 | 031002003002 般 穿 2. Ый: ВЯ т 031002003004 碳 钢 + 4 
.填料 材质 : 油 麻 ЫЛА: 油 麻 
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计量 | 工程 | 序 计量 | 工程 
序号 | ”项 目 编码 项 目 名 称 及 项 目 特征 单位 | 数量 |= 项 目 编码 项 目 名 称 及 项 目 特征 单位 | 数量 
套 管 117 
21 | 031002003005 | 1. 名 称 、 类 型 ， 一 般 穿 墙 套 管 2. 材质 ， 碳 钢 个 1 34 | 031003003003 PH45F-16 +819 2. 规格 DN50 + 1 
3. 规格; DN50 4. АНЫМ: 油 麻 3. 焊接 方法 ; 平 焊 
套 管 í 
22 | 031002003006 | 1. 名称 、 类 型 一般 穿 墙 套 管 2. Hñ: 碳 钢 个 | 15 | 35 | 031003003004 2. 规格 ，DN50 个 1 
3. 规格， DN100 4 填料 材质 ， 油 麻 
套 管 
23 | 031002003007 |1. 名称 、 类 型 ， 刚 性 防水 套 管 2. НИ. ВН + 1 | 36 | 031003003005 2. 规格 ，DN50 + 1 
3. 规格 :DN50 4. 填料 材质 ， 油 麻 
24 | 031002003008 | 1. 类 型 ， 刚 性 防水 套 管 2. 材质 ， 碳 钢 * 8 37 | 031003013/ 2， 型 号 规格 : LXS-50 DN50 个 1 
N150 4. 填料 材质 ， 油 麻 
25 | 031003001001 2. 材质、 规格 : 铜 DN20 | + | so |3 [о 2. НР: ИЖ 组 16 
4， 附 件 ， 见 标准 图 L03S003-7 材料 表 
26 | 031003001002 2. 材质、 规格 : 铜 DN25 | + | 28 31004004001 : 陶瓷 拖 布 池 2. 组装: 冷 组 7 
水 5: 971039 4， 附 件 ; Dina Losos- 49 НЕ 
RET] Hki 
27 | 031003001003 | 1， 类 型 ， 手 动 放风 网 2. НМ: Я 2 031004010001 | 1. 钢管 组 成 2. АЖ # 8 
3， 规 格 : DN10 4. 安装 位 置 ; 散热 器 上 З. 附件， 见 标 准 图 L035S003 材料 表 
螺纹 阀门 Шш] 
28 | 031003001004 | 1， 类 型 ，Z14T-16 М9 2， 材 质 ， 碳 钢 1 41 | 031004011001 dih 2. 冷 热 水 # 7 
3， 规 格 、 压 力 等 级 ，DN40，P=1.6MPa 4. 连接 形式 ， 螺 纹 连 见 标准 图 L03S003 材料 表 
БИШЕ у 
29 | 031003001005 | 1. Ж: FFERM) 2. ЖИ: DN32 本 1 42 | 0310( 1. 坐 式 2. ЖЖЖИ 组 16 
3. ERER: 螺纹 连 接 ， 型 号 29774 A. 附件 ， 见 标准 图 L03S003 材料 表 
螺纹 阀门 小 便器 
30 | 031003001006 | 1， 类 型 ，Q11F-16T 球 网 я + 34 04007001 |1. H 2. 规格 、 类 型 ， 挂 式 小 便器 组 1 
3. 规格 ; DN15 <, ИВО 3. Hl 4 附件 ， 见 标准 L03S003-25 材料 表 
螺纹 阀门 
31 | 031003001009 | 1， 类 型 ，ZP88-1 НИЯ НЕ Н» + 4 031004014001 |1. Ы. 铸铁 Wt: DN50 a 29 
3， 规 格 ，DN20 形式 ， 丝 接 3 安装 方式 ， 见 标准 图 L03S003- ntina 
Ет :网 门 ЕИН 
32 | 031003003001 类 型 ，Z44T-16 ВА 质 、 规 格 : 碳 钢 、.DN50 | 个 1 45 | 031004014002 |1. 材质 ， 塑料 规格 ，DN50 + 3 
s: P=1.6MPa 4. 焊接 方法 ; 平 焊 s. 安装 方式 : 见 标准 图 Loss008 材料 
焊接 法 兰 阅 门 ЖИНИ 
33 | 031003003002 | 1， 类 型 ，Z44T-16 М 2. 材质、 规格: вчи, DN65 | + 1 46 | 031004014003 | 1. 材质 ， 塑料 规格 ，DN100 + 4 
3. 压力 ;P=1.6MPa 4. 焊接 方法 : FR з 安装 方式 ， 见 标准 图 L03S003 ина 
334 ”应 用 广 联 达 计价 软件 计算 专业 案例 工程 一 一 给 排水 专业 工程 招标 控制 价 的 编制 
具体 操作 步骤 如 下 。 
1， 新 建 项 目 


图 3. 


双击 桌面 GBQ4.0 图 标 ， 打 开 计 价 软件 ， 单 击 【新建 项 目 〗， 如 图 3.29 所 示 ， 进 入 新 建 标 段 工程 ， 本 项 目的 计价 方式 为 清单 计价 。 项 目 名 称 为 “ 某 招待 所 给 排水 工程 ” 


30 所 示 。 


新 建 单项 工程 : 在 【 某 招待 所 安装 工程 项 目 】 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 【 新 建 单项 工程 】， 
新 建 单位 工程 : 在 【 某 招待 所 安装 工程 项 目 】 单 击 鼠 标 右键 ， 选 择 【 新 建 单位 工程 】， 


如 图 3.31 所 示 。 
如 图 3.32 所 示 。 


项 目 编号 : 


20130630， 如 
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EELE e e] 
新 建 单项 工程 图 3.32 新建 单 位 工程 























图 3.29 新 建 项 目 #330 项 目 名 称 
2， 分 部 分 项 工程 项 目 计价 


1) 导入 安装 算 量 工程 文件 
(D 进入 单位 工程 界面 ， 单 击 【 导 入 导出 】 选 择 【 导 入 广 联 达 安 装 算 量 工程 文件 ]， 如 图 3.33 ИГ, 3 


(2) 选择 安装 算 量 文件 所 在 位 置 ， 然 后 检查 列 是 否 对 应 ， 确 认 无 误 后 单 击 导入 ， ш, > 
Иза бан Жанн н Бе Уйнар уа АНИ ШИ] 
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图 3.33 Pe 图 3.34 导入 算 量 文件 
иаа @ 单 击 【 整 理 清单 )， 选 择 【 分 部 整理 ])， 如 图 3.35 所 示 。 句 选择 按 专业 、 章 、 节 整理 ， 如 图 3.36 所 示 。@ 清 单项 整理 完成 如 图 3.37 所 示 。 














图 3.35 选择 分 部 整理 功能 | 图 3.36 分 部 整理 界面 
Ж УЛУ a 


©®@% @ 


项 目 特征 的 标识 方法 如 下 。 
安装 算 量 文 件 中 已 包含 项 目 特征 描述 的 ， 可 以 在 “特征 及 内 容 ”界面 下 (如 图 3.38 所 示 )， 选 择 【〖 应 用 规则 到 全 部 清单 项 】 即 可 
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图 3.38 应 用 规则 到 全 部 清单 项 


图 3.37 完成 分 部 整理 К 


(3) 完善 分 部 分 项 清单 ， 将 项 目 特征 补充 完整 。 如 图 3.39 所 示 。 









方法 一 : 单 击 【 添 加 】 选 择 【 添 加 清单 项 】 和 【添加 子 目 ]】， 如 图 3.40 所 示 。 = 

方法 键 单 击 选择 【插入 清单 项 】 和 【插入 子 目 ]， 如 图 3.41 所 示 。 

2) 套用 定额 Z 

单 击 工具 栏 “查询 "， 选 用 相应 的 定额 子 目 ， 根 据 相 关 的 专业 清 及 征 描述 ， пол дубы 子 目 如 图 3.42、 图 3.43 所 示 。 在 分 部 分 项 工程 中 子 目 输入 方法 有 直接 输入 、 跟 随 
输入 、 查 询 输 入、 补充 子 目 输入 、 人 材 机 当 子 目 输入 、 借 用 定额 子 目 入 


根据 清单 项 目 特征 描述 校 核 套用 定额 的 一 致 性 ， 如 果 套 用 Ка 


18800: TA 
d == 
минт | Teenan елан вице жт [PENAF тите жаагяе amze 
Ж = 
ө жае 
жг Š Pera z 
эса š TEN Е 
еч z ма Е 
А А ве а 
аа, же. z теа a 
Si 6 
вы z 
И НН Ё ,| = 






工程 中 ， 推 荐 大 家 使 用 法 赛 取 定 额 子 目 比较 快捷 。 
， 可 单 击 【查询 】 ш, s] y HRL 如 图 3.44 所 示 。 





Е 














图 3.39 完善 项 目 特征 图 3.40 ”添加 清单 项 及 子 目 图 3.41 插入 子 目 
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按 清单 描述 进行 子 目 换算 时 ， 主 要 包括 三 个 方面 的 换算 。 
调整 人 材 机 系数 ， 如 塑料 管 系数 换算 ， 如 图 3.45 所 示 。 


[EEC 


图 3.44 替换 定额 


材 机 批量 换算 ”进行 换算 ， 如 图 3.46 所 示 。 
对 材料 进行 换算 ， 如 图 3.47 所 示 。 


人 材 机 批量 换算 对 于 项 目 特征 要 求 管道 管 径 材 质 相同 的 ， 选 中 所 有 要 求 管道 相同 的 
批量 系数 换算 ， 若 清单 中 的 材料 进行 换算 的 系数 相同 时 ， 可 选中 所 有 换算 内 容 相同 
Ж: 修改 材料 名 称 时 ， 当 项 目 特征 中 要 求 的 材料 与 子 目 相对 应 人 材 机 材料 
在 所 有 清单 补充 完整 之 后 ， 可 运用 【锁定 清单 〗 对 所 有 清单 项 进行 锁定 ， 上 内 


用 “批量 换算 ”中 的 
击 常用 功能 中 的 【批量 
对 材料 名 称 进行 修改 . 
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图 3.46 批量 系数 换算 


图 3.45 调整 人 材 机 系数 
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图 3.47 选择 人 材 机 批量 换算 AS 图 3.48 锁定 清单 






















3， 措 施 项 目 计价 
本 工程 安全 文明 施工 费 足 额 计 取 ， 按 软件 默认 即 可 ， 不 用 修改 。 依据 定额 计算 规则 ， "K 率 和 夜间 施工 增加 费 费 率 ， 本 项 目 不 考 虑 二 次 搬运 、 夜 间 施工 及 冬 雨 季 施工 ， 如 图 3.49 
所 示 。 
按照 《山东 省 建设 工程 工程 量 清单 综合 单价 》 要 求 对 措施 子 目 进行 换算 ， 方 法 同 分 部 分 蕊 
4， 其 他 项 目 计价 
(1) 添加 暂 列 金额 ， 按 招标 文件 要 求 暂 列 金额 为 100 000 元 ， 在 名 称 中 输入 “ 暂 估 N 









3.50 所 示 。 
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图 3.49 计 取 措施 图 3.50 Мий 


(2) 添加 暂 估价 ， 本 工程 专业 工程 暂 估价 为 10 000 元 ， 在 对 应 名 称 中 输入 “专业 工程 暂 估价 "， 在 金额 中 输入 “10000”， 无 材料 暂 估价 - 
(3) 添加 计 日 工 ， 按 招标 文件 要 求 ， 本 项 目 有 无 计 日 工 费用 。 

(4) 总 承包 服务 费 ， 本 工程 无 总 承包 服务 费 。 

5， 人 材 机 的 调整 


(1) 在 “人 材 机 汇总 ”界面 下 ， 参 照 招标 文件 要 求 的 《济南 市 2013 年 第 2 季度 信息 价 》 对 材料 “市 场 价 ”进行 调整 ， 如 图 3.51 所 示 。 
(2) 按照 招标 文件 的 要 求 ， 对 于 甲 供 材料 可 以 在 供 货 方式 处 选择 完全 甲 供 ， 如 图 3.52 所 示 ， 本 例 无 甲 供 材料 。 
(3) 按照 招标 文件 要 求 ， 对 于 暂 估 材 料 表 中 要 求 的 暂 估 材 料 ， 可 以 在 人 材 机 汇总 中 将 暂 估 材料 选中 ， 如 图 3.53 所 示 ， 本 例 无 暂 估 材料 。 
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图 3.52 选择 供 货 方式 图 3.53 选择 是 否 暂 估 





对 于 招标 文件 要 求 的 如 甲 供 材料 表 、 暂 估 材 料 表 中 涉及 的 材料 价格 是 不 能 进行 调整 的 ， 为 避免 在 调整 其 他 材料 价格 时 出 现 操作 失误 ， 可 使 用 【市 场 价 锁定 】 对 修改 后 的 材料 价格 进行 锁定 ， 如 图 3.54 Ff F. 
对 于 人 材 机 汇总 中 出 现 材料 名 称 异 常 或 数量 异常 的 情况 ， 可 直接 右 击 相应 材料 ， 选 择 显示 相应 子 目 ， 在 分 部 分 项 中 对 材料 进行 修改 ， 如 图 3.55 МТ. 

对 于 同一 个 项 目的 多 个 标 段 ， 发 包 方 会 要 求 所 有 标 段 的 材料 价 保持 一 致 ， 在 调整 好 一 个 标 段 的 材料 价 后 可 利用 【市 场 价 存档 】 将 此 材料 价 运 用 到 其 他 标 段 ， 如 图 356 Ff +. 

在 其 他 标 段 的 人 材 机 汇总 中 使 用 该 市 场 价 文件 时 ， 可 运用 载 入 市 场 价 ， 如 图 3.57 Ff +. 

在 导入 Excel 市 场 价 文件 时 按 图 3.58 所 示 顺序 进行 操作 .。 

导入 Excel 市 场 价 文件 之 后 ， 需 要 先 识别 材料 号 、 名 称 、 规 格 、 单位、 单价 等 信息 ， 如 图 3.59 所 示 . 

识别 完 所 需要 的 信息 之 后 ， 需 要 选择 匹配 选项 ， 然 后 导入 即 可 ， 如 图 3.60 所 示 。 
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图 3.54 锁定 市 场 价 
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图 3.59 识别 材料 价 图 3.60 选择 匹配 选项 
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(4) 批量 修改 人 材 机 属性 。 在 修改 材料 供 货 方式 、 市 场 价 锁定 、 主 要 材料 类 别 等 材料 属性 时 ， 可 同时 选中 多 个 需要 修改 右 击 鼠 标 ， 选 择 “ 批 量 修改 "， 如 图 3.61 所 示 。 
选择 需要 修改 的 人 材 机 属性 内 容 进 行 修改 ， 如 图 3.62 所 示 - 


6， 计 取 规 费 和 税金 
(D 在 费用 汇总 界面 ， 根 据 招标 文件 中 的 项 目 施工 地 点 ， 选 择 正确 的 模板 进行 载 入 。 本 工程 施工 地 点 在 某 市 二 环 以 内 ， 所 以 应 选择 “工程 在 市 ( 郊 ) 区 "， 如 图 3.63 所 示 。 
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图 3.61 批量 修改 图 3.63 载 入 费用 模板 
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图 3.64 报表 设计 图 3.65 报表 设计 器 图 3.66 调整 规 费 费 率 


7 统一 调整 人 材 机 及 输出 格式 


(1) 在 项 目 管理 界面 ， 在 某 招待 所 项 目 工程 数据 中 ， 假 设 在 甲 方 要 求 下 需 调 整 塑 料 管道 的 市 场 价格 ， 可 运用 常用 功能 中 的 【统一 调整 人 材 机 】 进 行 调整 ， 如 图 3.67、 图 3.68 所 示 。 
(2) 统一 调整 取 费 。 根 据 招标 文件 要 求 可 同时 调整 两 个 标 段 的 取 费 ， 在 项 目 管理 界面 下 运用 常用 功能 中 的 【统一 调整 规 费 】 进 行 调整 。 
ПИШИШИ вв 





所 有 标 段 的 数据 整理 完毕 之 后 ， 可 运用 【检查 项 目 编码 】 对 项 目 编码 进行 校 核 ， 如 图 3.69 所 示 。 如 果 检查 结果 中 提示 有 重复 的 项 目 编码 ， 可 用 【统一 调整 项 目 清单 编码 】 调 整 。 
(3) 检查 清单 综合 单价 。 调 整 好 所 有 的 人 材 机 信息 之 后 ， 可 运用 常用 功能 中 的 【检查 清单 综合 价 】 对 清单 综合 价 进行 检查 ， 如 图 3.70 所 示 。 
8， 生 成 电子 招标 文件 


(1) 在 项 目 结构 管理 界面 进入 “发 布 招标 书 ” 选择 【招标 书 自 检 】)， 如 图 3.71 所 示 。 
O 在 “设置 检查 项 ”界面 选择 需要 检查 的 项 目 名 称 ， 如 图 3.72 所 示 。 根 据 生成 的 “标书 检查 报告 ”对 单位 工程 中 的 内 容 进行 修 故 。 


а сан 
CI зер яве REV MEP) BASAM MAD ARÉ PROD арена w mno itame 
айё-ыш ъёсх <-=-, EYE 二 я 











Ba. 








ГЕНИИ СЕИ ТРЕК E e ТТЕ 
TRAO ащ ma) шн) өлтао изо) мачо) асн ситан) м ноо і алян 
оша-вы yQ 0х! o- Fear msn aaan] виго 
= anme X несе 
i тї. элн” [ 


g т 
© 








aqe. 
+ ма 
099 
+ amun 
+ июн. 
+ amawa 
Е 





жа | аю | ие т | min таан | 
m медт® ан al 5 








图 3.68 统一 调整 人 材 机 价格 
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图 3.69 检查 项 目 编码 图 3.70 检查 清单 综合 价 图 3.71 招标 书 自 检 图 3.72 设置 检查 项 
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9， 给 排水 专业 案例 工程 招标 控制 文件 成 果 表 


某 招待 所 给 水 排水 工程 的 招标 控制 价 主要 成 果 表 汇总 如 下 。 R 
(1) 招标 控制 价 封面 。 ` 
> "ad 








招 标 у 
招 标 ры, 349 329.64 元 Ж; 
I (大 写 ): Ж 参 Е 

















工程 造价 
H 标 A: 095 咨 询 人: 
人 单位 盖 章 ) (单位 资质 专用 章 ) 
法 定 代理 人 法 定 代理 人 
或 其 授权 人 : 或 其 授权 人 : 


(签字 或 盖 章 ) (签字 或 盖 章 ) 
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工作 任务 3 一 















































(2) 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 。 见 表 3-3. 
表 3-3 单位 工程 招标 控制 价 汇总 表 
工程 名 称 ， 某 招待 所 给 排水 工程 第 1 页 共 1 页 
序号 项 目 名 称 金额/ 元 КФ. 材料 暂 估 价 /元 
1 分 部 分 项 工程 费 204 750.41 
2 措施 项 目 费 524373 
21 措施 项 目 费 (一 ) 524373 
22 措施 项 目 费 (二 ) 
3 其 他 项 目 费 110300 
3.1 暂 列 金额 100 000 
32 专业 工程 暂 估价 
33 计 日 工 
3.4 总 承包 服务 费 
4 规 费 25 33: 
5 税金 170279 
单位 工程 费用 合计 三 1 十 2 十 3 十 4 十 5 一 社会 保障 费 .64 











(3) 分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 见 表 3-4。. 






































“ 4 《分 部 分 项 工程 和 单价 措施 项 目 清单 
工程 名 称 ， 某 招待 所 安装 工程 一 一 给 排水 工程 > 8: Жи 第 1 页 共 6 页 
金额 元 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 | 工程 数量 жаш = Ж ШЕЙ 
WT 2А 

1 1031001005001 1， 安 装 部 位 : 室内 фея. 排水 3 型 机 制 铸铁 管 ，DN100 m 12 277.58 333.1 
4， 连 接 方式 ， 接 套 连 接 вый 、 通 球 试验 ， 按 规范 要 求 < 
塑料 管 

2 031001006001 1， 安 装 部 位 : 室内 2. 输送 介质 ， 冷水 3. И: RAMET 54 系列 m 104 124.08 129043 
4. 规格 、 压 力 等 级 ，De63， 低 压 ” 5， 连接 方式 ， 热 熔 连 接 6. 压力 试验 、 水 冲洗 : 按 规 范 要 求 
ТТ 

3 031001006002 1， 安 装 部 位 : 室内 2. 输送 介质 ， 冷水 3. ИМ: ЖРТ 系列 m 65 984 6396 
4， 规 格 、 压 力 等 级 ， De50， 低 压 。 5。 连接 方式 ， 热 熔 连 接 6. 压力 试验 、 水 冲 规范 要 求 
塑料 管 

4 031001006003 1， 安 装 部 位 : 室内 2 输送 介质 : 冷水 3. 材质 ， 聚 丙烯 塑料 管 S4 系列 m 232 9008 2 089.86 
4， 规 格 、 压 力 等 级 ，De40， 低 压 。 5. 连接 方式 ， 热 熔 连 接 6 压力 试验 、 水 冲洗 : 
r 

5 031001006004 1， 安 装 部 位 : 室内 2. 输送 介质 : 冷水 m 15 7536 11304 
4 规格 、 压 力 等 级 : De32， 低 压 。 5。 连接 方式 ， 热 熔 连 接 
WH 

6 031001006005 — | 1， 安 装 部 位 ， 室 内 2. ЕЛИ: ? m 364 7232 263245 
4. 规格 、 压 力 等 级 ，De25， 低 压 连接 : 
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续 表 


























































































ñ Tm 

序号 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 |， 工程 数量 

ш š 综合 单价 | ай [дт шй 
ТТ 

T 031001006006 1. 安装 部 位 : 室内 2、 输 送 介质 : 冷水 3. 材质: ЖЕНЕ 54 系列 m 533 5152 2 746.02 
4， 规 格 、 压 力 等 级 :De20， 低 压 。 5， 连 接 方式 ， 热 熔 连 接 6. кл. ЖИ: 按 规范 要 求 
ГТ 

8 03100100807 。 | 1， 安 装 部 位 ， 室 内 2. 输送 介质 : 热 水 з. МИ, ЖИНИНЕ 52.5 系列 m 135 9087 1226758 
4， 规 格 、 压 力 等 级 : De40， 低 压 5. 连接 方式 ， 热 熔 连 接 в. 压力 试验 、 水 冲洗 : БИЗЕ 
rr 

9 031001006008 | 1， 安 装 部 位 ， 室 内 2. 输送 介质 热 水 з. МИ, Зн ьа. m 196 7704 150998 
4， 规 格 、 压 力 等 级 ，De32， 低 压 。 5. ЖИЛИ: 热 熔 连接 в. лы, è 
т 

10 031001006009 1， 安 装 部 位 ， 室 内 2. 输送 介质 ， 热 水 3. ММ: Жр m 405 76.01 3 078.41 
4， 规 格 、 压 力 等 级 ， De25， 低 压 。 5。 连接 方式 ， 热 熔 连 接 
ЖИТ 

" 031001006010 | 1， 安 装 部 位 ， 室 内 2. 输送 介质 热 水 m 621 5497 | 34364 
4， 规 格 、 压 力 等 级 ，De20， 低 压 。 5。 连 接 方式 ， 热 熔 连 接 
"ки? = 

12 031001006011 1， 安 装 部 位 ， 室 内 2. 材质 ， 复 合 消音 型 UPXC, 4 272988. Ое160, m 989 241.94 23 927.87 
4. М PEM 5. иже 
rr 

13 031001006012 1， 安 装 部 位 ， 室 内 2. з. ню. жле 低压 m 8135 17148 13 949.9 
а. ж, PER 5. 
塑料 管 

14 031001006013 4: 装 部 位 ， 室 内 3. ake m 4 105.62 4 858.52 
A ERR: НА << 
ЭБИТ 0 

15 1031001006014 1， 安 装 部 位 ， 室 内 . НМ. 复合 消音 型 UPVC 管 З. 规格 型 号 ，De50 m 246 984 242064 
4 连接 方式 ， 零 件 粘 接 
管道 支架 制 安 

16 031002001001 1， 材 质 ， 型 钢 2。 管 架 形式 ， 一 般 管 架 kg 200 40.64 8128 

031002003001 |1, иж, жм, тшк} 2. H: 碳 钢 з. 规格 ，DN15 4. ЖЫМ: ШЖ 5 зв итв 
ГТ ч = 

18 03100200802 。 | 1， 名 称 、 关 型 ， 一 般 穿 墙 管 2. НИ. жн з. 规格 ，DN20 4. ANH: иж ! “з 2108785 
r A 

№ 031002003003 |, gg. жы, узт — 2. ММ: вии з. 规格 ，DN25 — 4， 填料 材质 。 油 麻 j А sa Бы 
EF A 

а 031002003004 || ою, жз, врне 。 2. МИ. 碳 钢 з. ин. DN32 — 4。 填料 材质 。 油 麻 Í $ 3886 28 
жЕ 

Ёё 031002003005 。 | 1， 名 称 、 类 型 ， 一 般 穿 墙 套 管 。。 2。 材 质 ， 碳 钢 з. 规格，DN50 — 4。 填料 材质 l EA таш 
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续 表 
金额 元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 | 工程 数量 
综合 单价 合 价 其 中 ， 暂 估价 
22 031002003006 |, + 15 3340.92 50 113.8 
1. 名 称 、 类 型 ， 一 般 穿 墙 套 管 2. 材质 : 碳 钢 3. 规格 : DN100 4. + й М 
23 031002003007 和 全 1 441.9 4419 
1. 名称 、 类 型 ， 刚 性 防水 套 管 2. 材质: 碳 钢 3. 规格 : DN50 4. K й À 
24 031002003008 f б 8 745.29 596232 
1， 名 称 、 类 型 ， 刚 性 防水 套 2. НМ: 碳 钢 3. 规格; DN150 4. 油 麻 й š 
25 031003001001 | АН" + 80 214.16 17 132.8 
1. 类 型 ，QHIF-I6T RW 2. 材质、 规格; Я DN20 з. жтеҳ, вазе А : Š 
s 螺纹 网 站 Г 
* 031003001002 。 | 1. ж. оңрлвтиң 2. 材质 、 规 格 : Я DN25 3， 连 接 形式 a Ез. | нш 
27 031003001003 | АМП М 3 10834 368356 
1. RM: FWN 2. 材质 : 铜 3, M 4. 安装 位 置 : 散热 器 上 j 
RENT 
28 031003001004 1. 类型，Z14T-16 ММ 2. Ми: 碳 钢 © 压力 等 级 ， DN40， * 1 10387 103.87 
4. EWER: 螺纹 连接 = 
WENNT А 
29 031003001005 1, Жын, FNA неа S живх: Мож RP 1 1 19946 19946 
螺纹 风门 
30 031003001006 1. : ОПЕ-16Т RA) 2. ММ: з. M: RN15, + 128.32 4 362.88 
д: 螺纹 连接 
螺纹 网 站 ZA `< 
31 031003001009 1. 类 型 ，ZP88-1 立 式 狼 钢 自动 排 气 с № “8 + 4 259.27 103708 
2. 材质 Я з. h : DN20 4. PR: 丝 接 
32 031003003001 i + 1 14366 143.6 
1， 类 型 ，Z44T-16 ММ 2. 材质 、 规 格 ， 碳 钢 ，DN50 3. 压力 ，P=1.6MPa 4. ВА. PH Ё Ë 
33 031003003002 | АМИ $ 1 276.57 276.57 
1. RM: 2447-16 ММ 2. 材质 、 规 格 ， 碳 钢 ，DN65 3. 压力 ，P=1.6MPa — 4， 焊接 方法 ， 平 焊 й Ё 
м 031003003003 | АМИ £ 1 14366 143.6 
1. 类型，PH45F-16 8704 2， 规 格 DN50 3. 焊接 方法 , FH у й > 
35 031003003004 | AAN 个 1 284.62 284.62 
1. 类 型 ，RH-DIL 热量 表 2. 规格 :DN50 3. 焊接 方法 : PR й й 
зв 031003003005 | АМИ * 1 19628 196.28 
1. YY 型 过 滤器 2. 规格 :DN50 з. 焊接 方法 FR i ü 
37 031003013001 же + 1 45463 454.63 
1. 安装 部 位 :室内 2. 型 号 规格 : LXS-50 DN50 3. 连接 形式 : 螺纹 连接 
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续 表 
金额 元 
序号 项 目 编码 项 目 名 称 计量 单位 | тене 
Ж 综合 单价 | 合 其 中 ， 暂 估价 
ЯВ 
38 031004003001 1. MB: Ме 2. 组 装 形式 : 冷 热 水 3. #5: ВХ 450 甲 级 组 16 588 9408 
4 附件 ， 见 标准 图 L03S003-7 Hi: 
39 031004004001 陶瓷 拖 布 池 2. НЕ 3. 5: 011039 X 组 7 449.28 314496 
见 标准 图 L03S003-49 材料 表 
40 031004010001 кин КИТЕ = 套 8 322.84 258272 
套 
41 031004011001 2. Аж 3， 队 件 ， 见 标准 нн f 7 1646.43 11 525.01 
42 031004006001 2. жж з. 39297 组 16 37869 | 605904 
4. 附件 ， 见 标准 图 L035003 材料 表 
小 便器 
43 031004007001 1， 材 质 ， 陶 资 2 规格 、 类 型 ， 挂 式 小 便器 组 4270.83 427083 
组 装 形式 ， 挂 式 安装 4 附件 ， 见 标准 L03S003 a > 
44 031004014001 на 个 29 68.59 1989.11 
а 1. 材质， 铸铁 2 规格 ，DN50 > 3. BEHR: WEN 0966537 k j : © 
4 031004014002 ЖЕНЕН + 3 61.01 183.03 
ню юн 2. 3. REHA: WNE GES i ç 
46 031004014003 ашнен * 4 7457 298.28 
1. 材质， 塑料 3. зл ЖБ 1.035003 材料 表 
合计 一 204750.41 



































(4) 综合 单价 分 析 表 。 见 表 3-5。 / 
#35 综合 单价 分 析 表 
工程 名 称 ， 某 招 和 给 排水 工程 
序号 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 ами. 综合 单价 /元 
人 工 费 材料 费 机 械 费 计 费 基础 管理 和 利润 
1 031001005001 铸铁 管 m 12 87.19 171.72 141 27.4 17.26 277.58 
8-388 室内 承 铸铁 排水 管 石棉 水 泥 DN100 内 10m 0.12 87.19 171.72 141 27.4 17.26 277.58 
200271 承 插 链 铁 排 水 管 m 1.068 113.92 
2 031001006001 塑料 管 m 10.4 42.32 722 1.18 133 8.38 124.08 
8-369 рН Witko 63 内 10m 104 42.32 722 118 133 8.38 12407 
Z02599 塑料 给 水 管 m 10.608 55.08 
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建筑 安装 工程 造价 软件 应 用 实 训 
续 表 
综合 单价 组 成 /元 = 
ш 9н ЗАВ ыы TAR AIÑ 材料 费 Г НЕ. 计 费 基础 管理 和 利润 ыы 
3 031001006002 m 65 3494 10.98 6.92 984 
8-368 Wk 0503 10т 065 3494 1098 6.92 984 
702598 т 683 
4 031001006003 m 232 3175 998 6.29 90.08 
8-367 室内 塑料 给 水 管 粘 接 p40 内 10m 232 3175 998 6.29 90.08 
702597 塑料 给 水 管 m 23664 
5 031001006004 ти т 15 2957 929 5.86 15.36 
8-366 室内 塑料 给 水 管 粘 接 p32 内 10m 15 29. 9.29 5.85 75.35 
702596 塑料 给 水 管 m 153 
6 031001006005 жт m 364 835 5.26 72.32 
8.365 室内 塑料 给 水 管 粘 接 p25 内 10m зм Z 835 5.26 12.32 
702594 塑料 给 水 管 m 
7 031001006006 тї т 2478 1179 4.91 51.52 
8-364 室内 塑料 给 水 管 Witko 20 内 10т 3: 2478 2 779 4.91 51.52 
202592 塑料 给 水 管 m 54366 
8 031001006007 塑料 管 135 32: 5 0.21 10.16 6.4 90.87 
8-355 室内 塑料 给 水 管 熔接 #40 内 т 135 9] 1.92 021 10.16 6.4 90.87 
202597 塑料 给 水 管 m 1377 42.84 
9 031001006008 塑料 管 m а 0 40.42 0.21 9.55 6.02 77.04 
8-354 室内 塑料 给 水 管 熔接 p32 0 10т % z 30.39 40.42 021 9.55 6.02 77.04 
202596 塑料 给 水 管 m 19997 | 33.66 
10 031001006009 тт т 405 2698 43.51 018 848 5.34 76.01 
8-353 室内 塑料 给 水 管 熔接 25 内 10m 405 26.98 43.51 018 848 5.34 76.01 
Z02594 塑料 给 水 管 m 41.31 36.72 
п 031001006010 же т 621 2539 24.37 018 198 5.03 51.97 
8-352 室内 塑料 给 水 管 НН é 20 内 10m 621 2539 24.37 018 798 5.03 54.97 
Z02592 MEAK m 63342 18.36 
12 0100100801 m 989 7644 14567 47 2402 15.13 24194 
8.374 ЖЕ 0160 内 10m 989 7644 14567 47 24.02 15.14 24194 
702590 m 100.878 1122 
13 031001006012 m 81.35 5789 99.57 28 1813 1142 17148 
8-372 Wk e 110 内 10m 8.135 57.69 99.57 28 1813 1L42 17148 
702588 HI m 82.977 79.56 
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续 表 
序号 编码 项 目 名 称 单位 工程 量 чка 综合 单价 /元 
人 工 费 材料 费 机 械 费 计 费 基础 管理 和 利润 
14 031001006013 же т 46 4658 4839 142 1464 9.23 10582 
8-370 RNN 管 粘 接 p75 内 10m 46 4658 48.39 142 1464 9.22 105.6 
702600 管 m 4692 357 
15 031001006014 m 246 3494 56.54 10.98 6.92 98.4 
8-368 水 管 粘 接 950 内 10m 246 3494 56.: 10.98 6.92 984 
702598 水 管 m 25092 [. 
16 031002001001 管道 支架 制 安 kg 200 2308 3 4.69 125 4.57 40.64 
836 管道 支架 制 安 100kg 2 23, 29 469 725 4.57 40.64 
702966 型 钢 kg 212 5.04 
17 031002003001 Eit LE 5 2381 144 112 133 4.62 43.45 
6-3010 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN20 内 + 31 144 112 733 4.62 43.45 
18 031002003002 套 管 + 2331 144 112 133 4.62 43.45 
6-3010 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN20 内 ^ 2331 144 733 4.62 43.45 
19 1031002003003 套 管 А 2961 112 931 5.86 55.04 
6-3011 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN32 内 * 1 2961 112 931 5.86 55.64 
20 031002003004 套 管 т 4 294 194 112 931 5.86 55.64 
6-3011 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN32 内 + 4 2961 19.05 931 5.86 55.64 
21 031002003005 套 管 个 1 ‚72, 32.42 15.31 9.64 92.01 
6-3012 - 般 穿 墙 套 管制 安 DN50 内 229 个 72 32.42 15.31 9.64 92.01 
22 031002003006 套 管 J * 1 2625 15781 825 51975 3340.92 
6-1035 вх2 Af fi JJ 15630 PEE НК 预 安装 10 个 15 2625 15781 825 51975 3340.92 
201720 混凝土 转换 件 + 15 135 
23 031002003007 套 管 ^ 1 276.99 93.42 16.65 87.05 54.84 4419 
6-2993 刚性 防水 套 管制 安 DN50 内 + 1 276.99 93.42 16.65 8705 54.84 441.9 
24 031002003008 е? $ 8 435.12 18948 34.54 136.75 86.15 14529 
6-2997 刚性 防水 套 管制 安 DN150 内 + 8 435.12 18948 34.54 13675 86.15 74529 
25 031003001001 螺纹 阀门 ^ 80 9827 91.37 507 3088 1945 21416 
6-1292 Rx2 螺纹 阀门 DN20 内 * 80 9827 91.37 507 3088 19.45 21416 
700645 ДЕ ^ 81.6 89.76 
26 031003001002 螺纹 阀门 个 28 5628 60.26 5.1 17.69 11.15 132.79 
6-1293 ANN DN25 内 Ж 28 5628 60.26 51 1769 11.15 132.79 
Z00646 С ТА + 2828 58.58 
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建筑 安装 工程 造价 软件 应 用 实 训 
续 表 
š m 综合 单价 组 成 /元 puwa 
та an "ААВ #6 та AIÑ 材料 费 机 械 费 计 费 基础 管理 和 利润 лт 
27 031003001003 ҮТИ 个 и 4578 4846 503 1439 9.07 10834 
6-1291 ЖЕГП DN15 内 + 34 45.78 4846 503 1439 9.07 10834 
700644 [T ТИЛЕ * 3468 46.92 
28 031003001004 CET + 1 79.17 185 K 24.88 15.67 10387 
6-1295 螺纹 阀门 DN40 内 + 1 1917 1.85 24.88 15.67 103.87 
Z00648 低压 螺纹 同门 个 101 
29 031003001005 BANN * 1 10173 731 361 31.98 20.15 19946 
61294X0.7，RX2 ”| WAIN] DN32 内 个 1 101.73 .97 381 31.98 20.15 19946 
700647 ЭТТ + 101 
30 031003001006 [ETH * м 01 353 2014 12.69 12832 
6-1291X0.7，RX2 | 螺纹 网 门 DN15 内 ^ Е 48.01 353 20.14 12.69 12832 
700644 TET * 3468 46.92 
31 031003001009 ENT * .59 90.88 355 4324 27.25 259.27 
6-1292 б WRAN] DN20 内 > 137.59 90.88 355 4324 27.25 259.27 
700645 кшп * 89.76 
32 031003003001 ЕИ ТЕ * 6993 5289 699 21.98 13.85 14366 
6-1311 PAM] DN50 内 1 6993 6.99 2198 13.85 14366 
700565 低压 法 兰 阀门 个 1 
33 031003003002 АЕ t 110.1 Араз 7.55 34.85 21.96 216.57 
6-1312 iE] DN65 内 f 1 mae 6.18 755 3485 21.96 216.57 
700567 кеп + 1 125 
34 031003003003 БЕГДЕ 个 1 52.89 6.99 2198 13.85 14366 
6-1311 HNI DN50 内 一 * 93 52.89 6.99 21.98 13.85 14366 
700565 CES J 个 42 
35 031003003004 АЕ ^ 1 196.04 30.93 18.84 61.6 38.81 284.62 
6-1305 换 ЭЧЕП DN50 рч ТЕНИ ЗУУ РЕ L ^ 1 196.04 30.93 18.81 61.6 38.81 28462 
700577 低压 焊接 阀门 + 1 25 
36 031003003005 АЕ + 1 117.5 49.62 5.88 36.94 23.28 19628 
6-1311 换 法 兰 阀门 DN50 内 “在 封闭 式 地 沟 内 施工 本 í 117.5 49.62 5.88 36.94 23.28 196.28 
Z00565 IER] * [i 42 
37 031003013001 水 表 1 168 25337 528 33.26 45463 
8-701 螺纹 水 表 组 成 “安装 DN50 内 组 1 168 25337 528 33.26 45463 
702125 螺纹 水 表 个 1 138 
38 031004003001 ТҮЗ 组 16 14429 415.14 45.35 28.57 588 
8-450 ЖЮ R: 10 组 16 14429 415.14 45.35 28.57 588 
Z02916 洗脸 盆 + 16.16 1818 
701962 ГД А 3232 505 
Z02834 [TT] + 3232 101 
Z02917 洗脸 盆 下 水 口 ( 铀 ) * 1616 14.14 
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续 表 
е ý 综合 单价 组 成 /元 = 

ne ыы МАН н> 258 人 工 费 材料 费 机 械 费 计 费 基础 管理 和 利润 кейт 

39 031004004001 жа 组 7 112.27 31479 35.28 22.22 449.28 
8-458 ЖЖ А 10 组 07 112.27 31479 35.28 22.23 449.28 
202915 Wik + 7907 12928 
702558 ЖН! ЖЮ) * 14.14 105.04 

40 031004010001 淋浴 器 套 8 122.26 17637 3843 24.21 32284 
8-470 器 TALR Ak 10 组 08 122.26 176. 3843 24.21 32284 
Z01972 ETLE * 8 3 
702202 ёс: + 16.16 01 

а 031004011001 淋浴 间 套 7 222. 1 70.07 44.15 164643 
8-473 淋浴 房 冷 热 水 10 组 07 9.32 7007 44.15 1646.42 
Z01976 жил иН 7 1000 
700343 单 把 调 温 软 管 淋浴 器 套 7 320 
703068 Hk FK O (A) 套 197 25.25 

42 031004006001 大 便器 组 143.16 207.18 4499 28.35 37869 
8-483 坐 式 大 便器 连 体 水 箱 10 套 14316 207.18 44.99 28.35 37868 
701969 连 体 坐 便器 1 
701970 Жш К+ 16.16 
701971 连 体 坐 便器 排水 口 配件 16.16 
Z03741 AE AU RENE Ak 16.16 10.1 

43 031004007001 小 便器 1 10 307276 314.3 19801 127083 
8-487 自动 冲洗 (二 联 ) 挂 斗 式 小 便器 10 £ 06 гаро 0; 3 072.76 314.3 198.01 427084 
701534 挂 斗 小 便器 个 12.1 14544 
200315 次 高 水 箱 + A 363.6 
Z02954 майа ны 6.067] 19392 
703725 自动 平 便 配 件 套 606 303 
702551 水 箱 进 水 嘴 个 606 10908 
202553 ЖЕН ЖК > 606 19392 

44 031004014001 ТД + 29 3436 27.43 10.8 68 68.59 
8-514 Ай 50 10 个 29 3436 27.43 108 6.8 68.59 
700829 Mula 个 29 25 

45 031004014002 地 面 扫除 口 + 3 1575 42.14 495 312 61.01 
8-518 地 面 扫除 口 50 10 个 03 15.75 42.14 495 312 61.01 
Z00834 地 面 扫除 口 + 3 42 

46 031004014003 地 面 扫除 口 + 4 2037 50.17 64 4.03 74.57 
8-520 地 面 扫除 口 100 10 个 04 2037 50.17 64 4.03 74.58 
700831 地 面 扫除 口 ^ 4 50 

GER) 
法 定 代表 人 或 委托 代理 人 : (签字 或 盖 章 ) 编制 日 期 2013 年 7 月 19 日 
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(5) 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 。 见 表 3-6. 


R36 总 价 措施 项 目 清单 与 计价 表 
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序号 项 目 名 称 计算 基础 费 率 /(%) 金额 元 备注 
1 夜间 施工 费 省 人 工 费 26 104866 
2 -次 搬运 费 省 人 工 费 22 844.81 
3 冬 、 雨 季 施 工 省 人 工 费 2.9 1 113.62 
4 已 完工 程 及 设备 保护 省 人 工 费 1.3 461.53 
5 脚手架 省 人 工 费 5 1 775.11 
524373 





#37 其 他 项 目 清单 与 i 























序号 项 目 名 称 计量 单位 金额 /元 备注 
1 暂 列 金额 100000 详 见 暂 列 金 额 表 
2 暂 估价 
2.2 专业 工程 暂 估 价 详 见 专业 工程 暂 估 价 表 
3 计 日 工 详 见 计 日 工 表 
1 总 承包 服务 费 详 见 总 承包 服务 费 表 

































































费 率 /(%) 金额 /元 
1 规 费 25 335.25 
11 安全 文明 施工 费 15 053.81 
12 工程 排污 费 0.26 83276 
13 社会 保障 费 26 8 327.65 
14 住房 公积金 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 02 640.59 
15 危险 作业 意外 伤害 保险 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 0.15 48044 
2 税金 分 部 分 项 工程 费 十 措施 项 目 费 十 其 他 项 目 费 十 规 费 3.48 12027.9 
合 i 37 363.15 








